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本 书 反 映 建 筑 工程 行业 如 何 识 图 的 问题 ， 结 合 大 量 工程 实例 ， 并 参阅 国家 部 委 : 
图 的 基础 知识 和 建设 工程 识 图 实践 的 主要 内 容 ， 包括 民用 房 
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图 实践 和 某国 税 局 办 公 楼 识 图 实践 。 
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阅读 不 同类 型 建筑 物 图 纸 的 能 力 。 











各 专业 职业 资格 考试 的 培训 教材 ， 还 可 为 备考 从 业 和 执业 资格 考试 的 人 员 提 供 参 考 。 
图 书 在 版 编目 (CIP) 数 据 


建筑 识 图 / 邓 志 勇 ， 贺 良 国 主编 . 一 北京 : 北京 大 学 出 版 社 ,s2013; 1 


(21 世纪 全 国 高 职高 专 


工学 结合 型 规划 教材 ) 


ISBN 978- 7 - 301 - 21893 - 8 


І. @ 建 … I. OXW 


Q Ш. @ 建 筑 制 图 二 识别 一 高 等 职业 教育 一 教材 


中 国 版 本 图 书馆 CIP 数据 核 字 (2013) 第 002110 2 


书 名 : 建筑 识 图 
著作 责任 者 : 邓 志 勇 
策划 编辑 : 赖 青 
责任 编辑 : ЕТ 
标准 书号 ; ISBN 978 
出 版 发 行 : 北京 大 学 
地 НЕ: 北京 市 海 


LL LL ہو‎ 


ETE 
—7- 301 - 21893 - 8/TU + 0302 


出 版 社 
淀 区 成 府 路 205 3 100871 


网 НЕ: http://www. рир. cn 新 浪 官方 微 博 : @ 北 京 大 学 出 版 社 








电子 信箱 : pup_6@ 


163. com 


电 话 : 邮购 部 62752015 241 62750672 编辑 部 62750667 


印 刷 者 : 
经 销 者 : 新 华 书店 


787 毫米 X1092 毫米 16 开本 ”16.75 印张 ”387 TF 


2013 年 1 
定 Mt: 35.00 元 


月 第 1 版 2013 年 1 月 第 1 次 印刷 


出 版 部 62754962 








最 新 联合 颁布 的 标准 ， 
屋 建筑 相关 知识 、 
房屋 建筑 图 纸 、 建 筑 施工 图 识 图 基础 知识 、 结 构 施 工 图 识 图 基础 知识 、 某 小 区 住宅 楼 识 图 实践 、 某 


滴 、 特 别提 示 及 引 例 等 模块 。 此 
读者 可 以 掌握 建筑 工程 识 


的 基 





№. OTU204 


专 院 校 建筑 工程 类 相关 专业 的 教材 和 指导 书 ， 也 可 作为 土建 施工 类 及 工程 管理 





未 经 许可 ,不 得 以 任 
版 权 所 有 ， 侵 权 必 究 


何方 式 复制 或 抄袭 本 书 之 部 分 或 全 部 内 容 。 


举报 电话 : 010- 62752024 电子 信箱 : fd@pup. pku. edu. cn 


m 


前 


本 书 是 “21 世纪 全 国 高 职高 专 工学 结合 型 规划 教材 ”之 一 。 为 适应 21 世纪 职业 技术 
教育 发 展 的 需要 ， 培 养 建筑 行业 具备 建筑 识 图 能 力 的 专业 技术 管理 应 用 型 人 才 ， 我 们 结合 
建筑 企业 的 需求 编写 了 本 书 。 

本 书 内 容 共 分 7 章 ， 主 要 包括 民用 房屋 建筑 相关 知识 ， 民 用 房屋 建筑 图 纸 ， 建 筑 施 工 
图 识 图 基础 知识 ， 结 构 施 工 图 识 图 基础 知识 ， 某 小 区 住宅 楼 识 图 实践 ， 某 技术 学 院 教 学 综 
合 大 楼 识 图 实践 ， 某 国税 局 办 公 楼 大 楼 识 图 实践 。 

本 书 内 容 可 按照 64 一 90 学 时 安排 推荐 学 时 分 配 : 第 工 章 :2 一 4 学 时 ; 第 2 章 14—20 
学 时 ; 第 3 章 10~14 学 时 ; 第 4 章 14~16 学 时 ; 第 5 章 8>~12 学 时 ; 25 6 BE 8—12 学 时 ; 
第 7 章 8 一 12 学 时 。 教 师 可 根据 专业 的 需要 灵活 安排 学 时 ， 课 堂 重点 讲解 每 章 主 要 知识 模 
块 ， 章 节 中 的 知识 点 滴 、 引 例 等 模块 可 安排 学 生 课 后 阅读 和 练习 。 

本 书 突破 了 已 有 相关 教材 的 知识 框架 , “注重 理论 与 实践 相 结合 ， 采 用 全 新 编写 体例 ， 
内 容 丰 富 ， 案 例 翔 实 ， 并 附 有 多 种 类 型 的 习题 供 读者 选用 。 

本 书 由 邓 志 勇 、 贺 良 国 担任 主编 由 姚 金 伟 、 唐 忠平 担任 副 主 编 ， 全 书 由 邓 志 勇 负责 
统 稿 。 本 书 具 体 章节 编写 分 工 为 二 宁波 城市 职业 技术 学 院 贺 良 国 编写 第 1 章 ; 浙江 工商 职 
业 技术 学 院 姚 金 伟 编 写 第 2 章 寺 浙江 工商 职业 技术 学 院 邓 志 勇 编写 第 З 章 和 第 5 章 ; 浙江 
工商 职业 技术 学 院 唐 忠 平 编写 第 4 章 ; 浙江 康 达 建筑 有 限 公司 谭 勇 锋 和 浙江 工商 职业 技术 
学 院 封 奎 洋 共同 编写 第 6 章 ， 浙 江 康 达 建筑 有 限 公 司 王 更 生 和 浙江 工商 职业 技术 学 院 崔 锡 
琼 共同 编写 第 7 章 。 浙 江 工商 职业 技术 学 院 王 玉 靖 老师 对 本 书 进 行 了 审读 ， 并 提出 了 很 多 
宝贵 意见 ， 宁波 建 设 集团 的 曹 荣 波 为 本 书 的 编写 提供 了 大 量 的 工程 实例 ; 浙江 工商 职业 技 
术 学 院 汪 洋 老 师 对 本 书 的 编写 工作 也 提供 了 很 大 的 帮助 ， 在 此 一 并 表示 感谢 ! 

本 书 在 编写 过 程 中 ,参考 和 引用 了 国内 外 大 量 文献 资料 ， 在 此 谨 向 原 书 作者 表示 衷心 
感谢 。 由 于 编者 水 平 有 限 ， 本 书 难 免 存 在 不 足 和 玻 漏 之 处 ， 敬 请 各 位 读者 批评 指正 。 
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民用 房屋 建 策 ` 
相关 知识 


教学 目标 


本 章 讲述 了 民用 房屋 建 先 有 关 知 识 ， 重 点 介绍 了 民用 房屋 的 组 成 、 民 用 房屋 各 组 成 部 
分 作用 、 民 用 房屋 按 不 同 标准 的 分 类 及 分 级 、 生 态 攻 ,用 坑 屋 建筑 的 相关 知识 。 通 过 本 章 的 
学 习 ， 学 生 应 熟练 掌握 民用 房屋 的 组 成 、 生 态 民 用 房屋 建筑 的 相关 知识 。 


教学 要 求 














能 力 目 标 知识 要 点 权重 
掌握 民用 房屋 的 组 成 民用 房屋 的 组 成 30% 
了 解 民用 房屋 各 组 成 部 分 作用 民用 房屋 各 组 成 部 分 作用 10% 
了 解 民用 房屋 按 不 同 标 准 的 分 类 及 分 级 民用 房屋 按 不 同 标准 的 分 类 及 分 级 20% 
掌握 生态 民用 房屋 建筑 的 相关 知识 生态 民用 房屋 建筑 的 相关 知识 40% 

















£ 章节 导读 


在 工作 和 学 生 中 ， 为 了 看 懂 和 绘制 房屋 建筑 施工 图 ， 首 先 需要 了 解 图 纸 所 指 的 对 象 一 房屋 建筑 。 
房屋 建筑 如 何 组 成 的 ， 各 组 成 部 分 有 什么 样 的 作用 ， 房 屋 建筑 依据 一 定 的 标准 如 何 分 类 和 分 级 ， 面 向 未 
来 的 生态 民用 建筑 是 什么 样子 的 ， 本 章 将 一 一 为 你 盖 述 。 


£ 知识 点 滴 


中 国 传统 民居 一 土楼 


中 国 传统 民居 一 一 土楼 主要 分 布地 区 为 福建 、 广 东 、 江 西 等 省 土楼 是 客家 自 三 国 两 亚 以 来， 
以 唐 宋 和 明 清 几 个 时 期 为 主 ， PEOR 土楼 的 种 类 、 分 布 于 
客家 民 系 的 分 布 形态 是 一 致 的 。 客 家 大 体 上 居住 于 广东 、 福 建 、 江 画 三 千 接 琅 地 区 ， 以 及 广西 、 台 
湾 、 海 南 等 省 区 ， 这 些 地 区 的 土质 多 属 “ 红 壤 ”， 质 地 黏 重 ， пив. 不 像 中 原 的 沙 质 土壤 
UOLT TETES LELES ETE E DE ETENE ни HRA FH, ИН 
则 提供 了 相当 于 建筑 骨架 的 拉 筋 ， 同 时 ， 由 于 地 理 和 NE, күкне 
X АЖ, 4L HE AE BE U CH ÛY FF ЖЕЕ! О а ERR. WARE 
多 彩 的 各 式 土楼 ， 表 1-1 是 六 种 主要 土楼 类 型 说 分 柚 区 域 ， ыштыкта. -永定 土楼 
的 俯视 图 。 NS 
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图 1.1 永定 土楼 的 俯视 图 


1.1 民用 房屋 的 组 成 及 作用 
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图 1.2 别墅 图 























1.1.1 房屋 建筑 中 的 建筑 术语 





建筑 : 一 是 一 种 人 工 创造 的 空间 环境 ， 具有 双重 属性 ,一 是 实用 性 ( 属 社会 产品 ); 二 
是 艺术 性 (精神 产品 )。 通 常 认为 建筑 是 建筑 物 和 构筑 物 的 总 称 。 
建筑 物 : 供 人 们 生产 、 生 活 或 进行 其 他 活动 的 房屋 或 场所 ， 如 住宅 、 学 校 、 办 公 楼 、 
影剧院 、 体 育 馆 、 工 厂 的 车 间 等 ， 习 惯 上 也 称 为 建筑 。 
构筑 物 ， 人 们 不 在 其 中 生产 、 生 活 的 建筑 ， 如 水 坝 、 水 塔 、 蓄 水 池 、 烟 内 等。 
建筑 构造 :研究 一 般 房屋 的 组 成 ， 各 组 成 部 分 的 构造 原理 和 构造 方法 。 
БОШ: 沿 建筑 宽度 方向 的 墙 。 
纵 墙 : 沿 建筑 长 度 方向 的 墙 。 
进深 : 纵 墙 之 间 的 距离 ， 以 轴线 为 基准 。 Y. 
开间 : 横 墙 之 间 的 距离 ， 轴 线 为 基准 。 ç 
山墙 外 横 墙 。 . 
女儿 墙 : 外 墙 从 屋顶 上 高 出 屋面 的 部 分 。  , 
层 高 : 相 邻 两 层 的 地 坪 高 度 差 。 NO 
净 高 : 构件 下 表面 与 ;地 坪 (楼 地 板 ) 的 高 度 差 ， 
建筑 面积 ， 建筑 所 占 面 积 X 层 数 。/， K> 
使 用 面积 : 房间 内 的 净 面积 。 
交通 面积 : 建筑 物 中 用 于 通行 的 面积 。 ХХ 
构件 面积 : 建筑 构件 所 二 用 的 面积 Т 
绝对 标高 ， РАНЕ ИНЕ ЕВЕ. боо 标高 ， 
相对 标高 ， 建 筑 物 记 层 室内 地 坪 为 0.000 标高。 


1.1.2 BEAMS K% 


БЕИШЕН К, 空间 组 合 、 外 形 处 理 、 结 构 形 式 和 规模 大 小 等 各 有 不 同 ， 
但 基本 上 是 由 基础 、 墙 、 柱 、 楼 面 、 屋 面 、 门 窗 、 楼 梯 以 及 台阶 、 散 水 、 阳 台 、 走 廊 、 天 
沟 、 雨 水 管 、 勒 脚 、 踢 脚板 等 组 成 (图 1. 3 和 图 1.4). 


аф. 


除了 以 上 的 住宅 和 别墅 的 组 成 外 ， 还 有 其 他 类 型 的 建筑 物 组 成 ， 比 如 教学 楼 、 办 公 楼 等 ， 它 们 的 构 
造 会 有 些 不 同 。 


1.1.3 房屋 各 部 分 组 成 作用 
基础 起 着 承受 和 传递 荷载 的 作用 ; 屋 项 、 外 墙 、 保温 、 避 风 遮 雨 的 
















































































作用 ;屋面 、 天 淘 、 古 水 管 、 散 水 等 起 着 排水 的 作用 台阶 、 门 、 走 订 、 楼 榜 起 着 沟通 记 
屋内 外 、 上 下 交通 的 作用 ; 窗 则 主要 用 于 采光 和 通风 ; ыы 勒 脚 、 踢 脚板 等 起 着 保护 墙 
身 的 作 
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1.4 某 别墅 组 成 





1.2 民用 房屋 的 分 类 及 分 级 


£ 引 例 


观察 校园 内 的 建筑 ， 举 例 说 明 哪些 是 钢筋 混凝土 结构 建筑 ? 哪些 是 钢 结构 建筑 ? 哪些 是 砖 混 结 构建 
Ж? 哪些 是 钢 混 结构 建筑 ? 除 此 之 外 校园 内 还 有 其 他 哪些 材料 的 建筑 ? 








1.2.1 民用 房屋 的 分 类 

















1. 按 建 筑 结构 分 类 
建筑 结构 是 指 建筑 物 中 由 承重 构件 (基础 、 墙 体 、 柱 、 梁 、 ин. 屋 架 等 ) 组 成 的 体 
系 。 按 建筑 结构 可 以 把 房屋 分 成 以 下 分 类 。 AK 


D 砖 木 结 构 一 一 主要 承重 构件 是 用 砖 、 木 做 成 .< ， 

描述 : 竖 向 承重 构件 的 墙 体 和 柱 采 用 砖 砌 ， Са 屋 架 采用 木材 ， 其 
特点 如 下 。 8 

(1) 层 数 较 低 ， 一 般 在 3 层 以 下 。 | ях 

(2) 1949 FUT EE ИЛЕ RAEE, 

(3) 20 世纪 50—60 年 代 建造 的 民用 房屋 和 简易 房屋 ， 大 多 为 这 种 结构 。 

ЖИ: Ф 农村 的 房子 ; С 带 术 楼梯 的 小 二 楼 。 х У 

2) 砖 混 结构 2 АЫ 

描述 : НОЖЕН, жак налиев, 屋顶 板 ， 
其 中 也 包括 少量 的 屋顶 采用 木屋 架 、 其 特点 如 下 站 

CD 建造 导数 所 般 在 6 层 以 下 ,造价 较 低 * 

(2) 抗震 性 能 较 差 ， 开 间 和 进深 的 尺寸 及 层 高 都 受到 一 定 的 限制 。 这 类 建筑 物 正 逐 步 
被 钢筋 混凝土 结构 的 建筑 物 所 替代 。 

举例 ; 一 般 家 庭 的 普通 居民 楼 。 

3) 钢筋 混凝土 结构 

描述 : ЖЕНИ, м, Е, МОИ), 、 屋 架 等 ， 是 由 钢筋 和 混凝土 两 大 材料 构 
成 。 其 围 护 构件 如 外 墙 、 隔 墙 等 ， 是 由 轻 质 砖 或 其 他 砌 体 做 成 ， 其 特点 如 下 : 

(1) 一 般 出 现在 中 高 层 建筑 中 。 

(2) 结构 适应 性 强 抗震 性 能 好 ， 耐用 年 限 较 长 。 

(3) 厅 和 居间 的 墙 可 以 打开 (但 公 产 房 不 得 随意 拆 改 ) 。 

4) 钢 结构 

描述 : 主要 承重 构件 均 是 用 钢材 制 成 。 

特点 : 建造 成 本 较 高 ， 多 用 于 高 层 公共 建筑 和 跨度 大 的 工业 建筑 ， 如 体育 馆 、 影 剧 
院 、 跨 度 大 的 工业 厂房 等 。 

2. 按 建筑 物 (住宅 ) 的 层 数 分 类 

O 低层 建筑 : 1—3 层 。 

(2) 多 层 建筑 : 4—6 
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(3) 中 高 层 建筑 : 7 一 9 层 。 
(4) 高 层 建筑 : 10 层 以 上 。 





٣ 


而 成 。 


施工 现场 进行 装配 而 成 。 


在 日 常生 活 中 ， 经 常 听 到 小 高 层 建筑 ， 小 高 层 建筑 指 9—11 层 建 筑 物 。 

3. 按 房型 分 (其 他 房型 都 是 从 这 集中 演变 来 的 ) 

OD 一 室 ( 直 门 、 中 独 、 偏 独 ) 。 

(2) 两 室 (一 厅 、 两 厅 ) 。 

(3) 三 室 (一 厅 、 两 厅 )。 

(4) 其 他 (多 室 、 别 墅 、 平 房 、 老 楼 、 拆 间 、 独 厨 、 错 层 、 кул), 
4. 按 房屋 建筑 用 途 分 AN 
D 住宅 。 : 
(2) 商用 。 

5. 按 建 筑 物 使 用 性 质 分 类 

(1) 居住 建筑 。 

(2) 公共 建筑 。 SS Е 
(3) 工业 建筑 。 TS > x J 
(4) 农业 建筑 。 < ` А 
居住 建筑 和 公 тизги MRM, 

6. Rutas ® 


a) EN (тиш. НВО AE J ЕЕЕ ТЕЕ Т.У Ye CRI St 





(2) 预制 、 装配 式 建筑 ; 这 种 建筑 物 的 主要 承重 构件 均 是 在 加 工厂 制 成 预制 构件 ， 在 





(3) 部 分 现 浇 现 砌 、 部 分 装配 式 建筑 ， 这 种 建筑 物 的 一 部 分 构件 (如 墙 体 ) 是 在 施工 现 


场 浇筑 或 砌 筑 而 成 ， 一 部 分 构件 (如 楼 板 、 楼 梯 ) 是 采用 在 加 工厂 制 成 的 预制 构件 。 


1.2. 


7. 按 建 筑 朝 向 分 


CD 阳 面 ， 阴 面 ， 东 照 ， 西 照 。 
(2) 南北 向 ， 东 西向 。 
(3) EA. Wf. f. fi 


2 ”房屋 建筑 等 级 划分 
按 耐 火 等 级 分 级 (依据 主要 构件 燃烧 性 能 和 耐火 极限 ) 分 为 四 级 ， 见 表 1 -2。 耐 火 极限 





是 指标 准 耐火 试验 ， 从 受 火 作用 到 失去 稳定 性 或 完整 性 或 绝热 性 为 止 的 时 间 ( 小 时 )。 燃 烧 


性 能 


主要 分 为 三 类 : 非 燃 烧 体 、 难 燃烧 体 和 燃烧 体 。 








表 1-2 按 耐火 等 级 分 级 



























































构件 名 称 耐火 等 级 
一 级 二 级 三 级 四 级 
防火 墙 不 燃烧 体 3. 00 | 不 燃烧 体 3. 00 | 不 燃烧 体 3.00 | 不 燃烧 体 3. 00 
承重 墙 不 燃烧 体 3. 00 | 不 燃烧 体 2. 50 | 不 燃烧 体 2. 00 | 难 燃烧 体 0. 50 
非 承 重 外 墙 不 燃烧 体 1. 00 不 燃烧 体 1. 00 不 燃烧 体 0. 50 燃烧 体 
墙 楼 梯 间 的 墙 、 电 梯 
井 的 墙 、 住 宅 单 元 之 | 不 燃烧 体 2.00 | 不 燃烧 体 2. 00 | 不 燃烧 体 1. 50 | 难 燃烧 体 0. 50 
间 的 墙 、 住 宅 分 户 墙 
ЖОЕ Р ИЙЫН | 不 燃烧 体 1.00 | 不 燃烧 体 1. 00 | 不 燃烧 体 0.50 | 难 燃烧 体 0.25 
房间 隔 墙 不 燃烧 体 0.75 | 不 燃烧 体 0. 50 YY 0.50 | 难 燃烧 体 0. 25 
柱 不 燃烧 体 3.00 | 不 燃烧 体 2. 50 上 k 六 燃烧 体 2. 00 | 难 燃烧 体 0. 50 
梁 不 燃烧 体 2.00 | 不 燃烧 体 БО 不 燃烧 体 1.00 | 难 燃烧 体 0. 50 
楼 板 不 燃烧 体 1.50 | .不 燃烧 体 工 00 | 不 燃烧 体 0. 50 燃烧 体 
屋顶 承重 构件 不 燃烧 体 1. 50 外 不 燃烧 体 1.00 燃烧 体 燃烧 体 
疏散 楼 梯 FRASER 50H 不 燃烧 体 1.00 | 不 燃烧 体 0. 50 燃烧 体 
吊顶 (包括 吊顶 搁 栅 ) 不 燃烧 体 0. 25 | MERHELE 0.253 1 难 燃烧 体 0. 15 | ВИЕ 





全 3 一 生态 民用 房屋 建筑 的 相关 知识 


Pon N š 


(1) 什么 是 绿色 建筑 ? 观察 自己 居住 的 地 方 有 哪些 绿色 建筑 ? 
(2) 什么 是 节能 建筑 ? 观察 自己 居住 的 地 方 有 哪些 节能 建筑 ? 


1.3.1 绿色 建筑 


1. 绿色 建筑 的 含义 


绿色 建筑 是 指 在 建筑 的 全 寿命 周期 内 ， 最 大 限度 地 节约 资源 (节能 ， 节 地 ， 节 水 ， 节 
М). ， 保 护 环境 和 减少 污染 ， 为 人 们 提供 健康 ， 适 用 和 高 效 的 使 用 空间 ， 与 自然 和 谐 共生 


的 建筑 。 


2. 绿色 建筑 设计 原则 和 要 求 


1) 节约 能 源 











充分 利用 太阳 能 ， 采 用 节能 的 建筑 围 护 结构 以 及 采暖 和 空调 ， 减 少 采暖 和 空调 的 使 


























2) 节约 资源 





， 根 据 自然 通风 的 原理 设置 风 冷 系统 ， 使 建筑 能 够 有 效 地 利用 夏季 的 主导 风向 。 


在 建筑 设计 、 建 造 和 建筑 材料 的 选择 中 ， 均 考虑 资源 的 合理 使 用 和 处 置 。 要 减少 资源 
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的 使 用 ， 力 求 使 资源 可 再 生 利 用 。 节 约 水 资源 ， 包括 绿化 的 节约 用 水 。 
) 回归 自然 





绿色 建筑 外 部 要 强调 与 周边 环境 相 融 合 ， 和 谐 一 致 、 动 静 互 补 ， 做 到 保护 自然 生态 环 
每 适 和 健康 的 生活 环境 要 求 建筑 内 部 不 使 用 对 人 体 有 害 的 建筑 材料 和 装修 材料 。 室 内 
清新 ， 温 、 湿 度 适当 ,使 居住 者 感觉 良好 ， 身心 健康 。 绿 色 建筑 的 建造 特点 包括 : 对 
建筑 的 地 理 条 件 有 明确 的 要 求 ， 土 壤 中 不 存在 有 毒 、 有 害 的 物质 ;绿色 建筑 应 尽量 采用 天 
然 材 料 ;， 建筑 中 采用 的 木材 、 树 皮 、 竹 材 、 石 块 、 石 灰 、 油 漆 等 ,要 经 过 检验 处 理 ， 确 保 
对 人 体 无 害 ; 绿色 建筑 还 要 根据 地 理 条件 , 设置 太阳 能 采暖 、 热 水 、 发 电 及 风力 发 电 装 
置 ， 以 充分 利用 环境 提供 的 天 然 可 再 生 能 源 如 图 1. 5 所 示 。 
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142 节能 建筑 2 У. z NS 


1. 节能 建筑 的 含义 

节能 建筑 是 指 遵循 气候 设计 和 节能 的 基本 方法 ,对 建筑 规划 分 区 、 群 体 和 单 体 、 建 筑 
朝向 、 间 距 、 太 阳 辐 射 、 风 向 以 及 外 部 空间 环境 进行 研究 后 ,设计 出 的 低能 耗 建筑 。 其 主 
要 指标 有 : 建筑 规划 和 平面 布局 要 有 利于 自然 通风 ， 绿 化 率 不 低 于 35%. 

2. 节能 建筑 设计 原则 和 要 求 
) 节能 建筑 设计 应 贯彻 “因地制宜 ”的 设计 原则 
这 里 所 指 的 “地 ”主要 是 指 建筑 物 所 在 地 的 气候 特征 。 宁 波 属 典型 的 夏 热 冬 冷 地 区 ， 
候 特征 ， 主 要 表现 为 夏季 闽 热 ， 冬 季 湿 冷 。 因 此 ,宁波 地 区 的 节能 建筑 ， 必 须 适应 宁 
区 的 气候 特征 ， 既 不 能 照搬 严寒 地 区 的 建筑 形式 ， 也 不 能 照搬 夏 热 冬 暖 的 海洋 性 气候 
区 的 建筑 形式 ， 更 不 能 照搬 四 季 如 春 的 温和 气候 地 区 的 建筑 形式 ， 适 应 宁波 地 区 气候 特 
征 的 节能 建筑 ， 其 基本 要 求 如 下 : 

(1) 建筑 物 尽 量 采 用 南北 朝向 布置 。 否则， 须 加 强 建筑 围 护 结构 的 保温 隔 热 性 能 而 需 
增 大 建筑 成 本 。 

(2) 建筑 群 之 间 和 建筑 物 室内 ， 夏 季 要 有 良好 的 自然 通风 ， 建 筑 群 不 应 采用 周边 式 布 
局 形式 。 低 层 建筑 应 置 于 夏季 主导 风向 的 迎风 面 ( 南 向 ); 多 屋 建筑 置 于 中 间 ; 高 层 建筑 布 
置 在 最 后 面 (北向 )， 和 否则 ,高层 建筑 的 底层 应 局 部 架空 并 组 织 好 建筑 群 间 的 自然 通风 。 
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(3) 按 相 关 设 计 标 准 的 规定 ， 尽 量 加 大 建筑 物 之 间 的 间距 ， 尽 量 减少 建筑 群 间 的 硬化 
地 面 ， 推 广 植 草 砖 地 面 ， 提 高 绿地 率 ， 加 强 由 落叶 乔木 、 常 绿 灌木 及 地 面 植被 组 成 的 空间 
立体 绿化 体系 ， 以 便 由 树冠 和 地 面 植 被 阻挡 、 吸 收 大 部 分 的 太阳 直射 辐射 ， 减 小 地 面 对 建 
筑 物 的 反射 辐射 降低 区 域 的 夏季 环境 温度 ,减轻 区 域 的 热岛 现象 。 

(4) 应 控制 建筑 物 的 体形 系数 不 超过 节能 设计 标准 的 规定 。 即 尽量 减少 外 墙 的 凸凹 面 
和 架空 楼 板 ， 不 应 设置 外 墙 洞口 处 无 窗户 的 凸 ( 标 ) 窗 ， 坡 屋顶 宜 设置 结构 平 顶 棚 或 降低 坡 
度 ， 应 采用 封闭 式 楼 梯 间 等 。 当 体形 系数 超过 标准 的 规定 时 ， 应 加 强 围 护 结构 的 热 工 性 
能 ， 计 算 建 筑 物 的 采暖 空调 能 耗 并 不 得 超过 标准 的 规定 。 

(5) 不 应 设置 大 窗户 ， 窗 户 大 小 以 满足 采光 要 求 为 限 。 门 窗 玻璃 应 采用 普通 透明 玻璃 
或 淡色 低 辐射 镀膜 玻璃 的 中 空 玻璃 ， 居 住 建筑 和 办 公 建 筑 不 应 采用 可 见 光 透 光 率 低 的 深 
镀膜 玻璃 或 着 色 玻璃 。 门 窗 型 材 应 采用 塑料 型 材 、 断 热 彩 钢 及 断 热 锡 合金 型 材 ， 不 得 采 
非 断 热 铝 合金 及 彩 钢 型 材 。 还 要 求 外 门 外 丛 具有 良好 的 气 密 性 、 水 密 性 、 不 小 于 30dB 的 
隔 声 性 能 和 不 小 于 2. 5kPa 的 抗 风 压 性 能 。 

(6) 屋顶 和 外 墙 既 要 保温 又 要 隔 热 ， 其 保温 隔 灯 由 能 应 符合 建筑 节能 设计 标准 的 
规定 ， 还 要 防止 保温 层 渗水 、 内 部 结 露 和 发 震 必 屋顶 和 外 墙 ， 不 能 采用 单一 的 轻 质 材 
料 和 空心 砌 块 材料 (保温 好 ， тм), ВЕ ЕЖА ЗЕ ВИНЕ ВО АННЕ 构造 
做 法 。 

(7) 屋顶 和 外 墙 的 外 表面 ， 宜 采用 浅 芭 饰 面 层 ， 不 宜 采用 黑色 、 深 绿 、 深 红 等 深 色 饰 
面 层 ， 否 则 应 加 大 屋 项 和 外 墙 保温 隔 热 层 的 厚度 ， 计算 其 夏季 的 内 表面 计算 温度 并 不 超过 
36. 9C， 宜 低 于 35C. J V AA 

(8) 加 强 分 户 墙 和 楼 地 面 的 保温 性 能 ， 使 其 符合 建筑 节能 设计 标准 的 规定 。 居 室 及 办 
公 室 楼 地 面 面 层 的 吸 热 指数 还 应 符合 民用 建筑 热 工 设计 规范 的 规定 。 

(9) 设 有 集中 和 采暖、 空调 的 节能 建筑 ; 应 选用 高 效 、 低 能 耗 的 设备 与 系统 ， 不 得 采用 
直接 电热 式 采暖 设备 和 装置 ， 应 设置 分 室温 度 控制 装置 ， 住 宅 建 筑 必 须 设 置 分 户 热 ( 冷 ) 量 
计量 设施 。 

2) 建筑 外 围 护 结构 的 热 工 设计 应 贯彻 超前 性 原则 

现行 建筑 节能 设计 标准 对 建筑 外 围 护 结构 热 工 性 能 的 规定 性 指标 ， 水 平 较 低 ， 仅 仅 是 
实现 现 阶段 节能 50% 目 标的 需要 ， 距 离 舒 适 性 建筑 的 要 求 甚 远 ， 与 发 达 国家 的 差距 很 大 。 
随 着 我 国 经 济 的 发 展 ， 建 筑 节 能 设计 标准 将 分 阶段 予以 修改 ， 建 筑 外 围 护 结构 的 热 工 性 能 
会 逐步 提高 。 巾 于 建筑 的 使 用 年 限 长 ， 到 时 按 新 标准 再 对 既 有 建筑 实施 节能 改造 是 很 困难 
的 ， 因 此 应 贯彻 超前 性 原则 ， 特 别 是 夏季 酷热 地 区 ， 建 筑 外 围 护 结构 ( 屋 项、 外 墙 、 外 门 、 
外 窗 ) 的 热 工 性 能 指标 应 突破 节能 设计 标准 规定 的 最 低 要 求 ， 予 以 适当 加 强 ， 应 控制 屋顶 
和 外 墙 的 夏季 内 表面 计算 温度 。 

3) 建筑 设计 者 要 有 社会 责任 感 

社会 上 的 人 每 做 一 件 事 ， 就 自觉 或 不 自觉 地 承担 了 一 份 社会 责任 , 工程 设计 更 是 如 

此 。 设计 单位 和 设计 人 员 设 计 一 项 工程 ， 工 程 自 施工 建设 开始 ， 设 计 者 就 开始 对 它 承 担 起 
终身 的 社会 责任 。 工 程 责 任 的 范围 广 ， 责 任 重 大 ， 所 负责 任 的 时 间 长 (直至 设计 使 用 周期 
止 )。 因 为 能 源 是 我 国 的 战略 物资 和 经 济 发 展 的 动力 ， 又 是 后 代 人 生存 的 必要 条 件 ， 建 筑 
节能 是 贯彻 国家 节约 能 源 法 和 可 持续 发 展 战 略 的 大 事 ， 所 以 节能 建筑 的 设计 者 又 实际 上 承 
担 了 一 份 牵涉 国家 发 展 战略 和 后 代 人 生存 条 件 的 社会 责任 。 
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3. 中 国 的 建筑 节能 

中 国 的 建筑 节能 起 步 于 20 世纪 80 年 代 。 改 革 开放 后 ， 建 筑 业 在 墙 体 改 革 及 新 型 墙 体 
材料 方面 有 了 发 展 。 与 此 同时 ， 一 批 高 能 耗 的 高 档 旅馆 、 公 寓 和 商场 出 现 了 。 如 何在 发 展 
中 降低 建筑 能 使 之 与 当时 能 源 供应 较 紧 缺 的 现状 相 协调 ， 成 为 相关 部 门 关 注 的 重点 
为 此 ， 建 筑 节 能 工作 首先 从 减少 采暖 能 三 开始 ， 1986 年 建设 部 ( 现 改 名 为 住房 和 城乡 建设 
部 ， 简 称 住 建部 ?颁布 了 《民用 建筑 节能 设计 标准 》， 要 求 新 建 居住 建筑 在 1980 年 当地 通 
设计 能 耗 水 平 基础 上 节能 30%,《 民 用 建筑 节能 设计 标准 》 是 我 国 第 一 部 建筑 节能 设计 
标准 ， 它 的 颁布 ， 标 志 着 我 国 建筑 节能 进入 新 阶段 。 以 它 提出 的 指标 为 目标 ， 建 筑 节能 的 
设计 、 节 能 技术 纷纷 发 展 起 来 ， 一 系列 的 标准 和 法 规 先后 制定 。 20 世纪 90 年 代 ， 建 筑 节 
能 的 地 位 进一步 提高 ， 节 能 工作 有 效 开展 。1990 年 ， 建 设 部 提 和 此 “节能 、 节 水 、 节 材 、 
入 地 ”的 战略 目标 。1994 年 在 《中 国 21 世纪 议程 》 中 ， 建筑 节能 作为 项 日 之 一 被 郑重 提 
Ш; М 1994 年 起 ， 国 家 对 北方 节能 建筑 实施 免 征 固定 资产 投资 方向 调节 税 ， 一 批 节 能 小 
区 相继 建成 。1995 年 《民用 建筑 节能 设计 标准 》 修 订 并 于 次 年 执行 ， 修 订 后 的 《民用 建 
筑 节 能 设计 标准 》 将 第 二 阶段 建筑 节能 指标 提高 到 *50%。 同 年 ， 建 设 部 发 布 《 建 筑 节能 
“ 九 五 ”计划 和 2010 年 规划 》， 这 个 专门 的 规划 以 及 1996 年 9 月 建设 部 发 布 的 《建筑 节能 
技术 政策 》 和 《市 政 公 用 事业 节能 技术 政策 ,为 其 后 建筑 节能 的 发 展 明确 了 方向 ， 同 时 
也 表明 建筑 节能 地 位 的 空前 提高 。 建 筑 节能 的 地 位 最 终 由 1998 年 1 月 1 日 实施 的 《中 华 
人 民 共 和 国 节约 能 源 法 》 确 定 下 来 ,> 建筑 节能 成 为 这 部 法 律 中 明确 规定 的 内 容 。21 世纪 
的 到 来 ， 在 科学 发 展 观 的 指引 下 ， 建 设 领域 明确 了 必须 走 资 源 节约 型 、 环 境 友好 型 的 新 型 
工业 化 道路 ， 建 设 科技 工作 将 兰 四 节 一 环保 ”作为 科技 攻关 的 主要 方向 ， 取 得 了 明显 效 
果 。 目 前 我 国 已 初步 建立 起 了 了 以 节能 50%% 为 目标 的 建筑 节能 设计 标准 体系 ， 部 分 地 区 执行 
更 高 的 65% 的 节能 标准 。2008 年 《民用 建筑 能 效 测评 标识 管理 暂行 办 法 》、《 民 用 建筑 节 
能 条 例 》 等 施行 ,，《 民 用 建筑 节能 条 例 》 的 颁布 ， 标 志 着 我 国民 用 建筑 节能 标准 体系 已 基 
本 形成 ， 基 本 实现 对 民用 建筑 领域 的 全 面 蓝 盖 。 在 国务 院 办 公 厅 《2009 年 节能 减 排 工作 
安排 》 中 规定 ，2009 年 年 底 施工 阶段 执行 节能 强制 性 标准 比例 提高 到 90% 以 上 。 除 新 建 
建筑 外 ， 既 有 建筑 的 节能 改造 也 有 效 开展 起 来 ， 并 取得 了 一 批 成 果 和 经 验 。 而 兼顾 土地 资 
源 节约 、 室 内 环境 优化 、 居 住人 的 健康 、 节 能 节 水 节 材 等 方面 的 目标 绿色 建筑 ， 成 为 新 世 
纪 建 筑 节 能 发 展 的 亮点 。 如 图 1.6 所 示 为 某 节 能 建筑 。 
















































































图 1.6 某 节 能 建筑 
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本 章 小 结 





本 章 重 点 介绍 了 民用 房屋 的 组 成 、 民 用 房屋 各 组 成 部 分 的 作用 、 民 用 房屋 按 不 同 
标准 的 分 类 及 分 级 、 生 态 民 用 房屋 建筑 的 相关 知识 。 本 章 具 体内 容 包括 : 房屋 建筑 中 
的 建筑 术语 、 房 屋 的 组 成 、 房 屋 各 组 成 部 分 的 作用 、 房 屋 的 分 类 、 房 屋 的 分 级 、 绿 色 
建筑 、 节 能 建筑 。 本 章 教学 目标 是 使 学 生 掌 握 民 用 房屋 的 组 成 、 生 态 民 用 房屋 建筑 的 
相关 知识 。 








习 题 F K 
一 、 简 答题 SS 
D 房屋 建筑 由 哪 几 部 分 组 成 ? x 
(2) 基础 在 房屋 建筑 的 哪个 部 位 有 何 作用 ? AK _ 
N 


(3) 房屋 建筑 按照 层 数 可 以 分 为 哪 几 类 ? ‚ XN 
ч) Янин вии юля 
































(5) 绿色 建筑 有 何 特点 ? wA W 

(6) 节能 建筑 有 何 特点 ? УХ ЕА 

=. ме их > | 

а› ARRONA > 

(2) 建筑 按 规模 和 数 У ж а. 

(3) KE KE HE р ， 高 层 建筑 指 建筑 层 数 为 
和 总 高 度 为 н жа 

(4) Rk aE + л % S 

(5) w kt Rk k + p + 

(6) 建筑 外 国 护 结构 的 热 工 设计 应 贯彻 原则 。 

三 、 单 选 是 

(1) 建筑 物 按照 使 用 性 质 可 分 为 (。 0. 

Я: 1. 工业 建筑 2. 公共 建筑 3. 民用 建筑 4. 农业 建筑 

A 1, 2. 8 B 2.3. 4 С Лау 4 Т1; 2, 4 

(2) 组 成 房屋 的 围 护 构 件 有 ( ) 。 

А. ВИ. 118. № в Ей, ии. Ж 

с. ЕШ, WB. ПЁ D 基础 、 门 窗 、 培 

(3) 组 成 房屋 各 部 分 的 构件 归纳 起 来 是 ( 。 ) 两 方面 的 作用 。 

A. 围 护 作用 、 通 风采 光 作 用 В 通风 采光 作用 、 承 重 作用 

C. 图 护 作用 、 承 重 作用 D. 通风 采光 作用 、 通 行 作用 

(4) 建筑 是 指 ( ) 的 总 称 。 

А. 建筑 物 в 构筑 物 

с. 建筑 物 、 构 筑 物 D. 建造 物 、 构 造物 


(5) 判断 建筑 构件 是 否 达到 耐火 极限 的 具体 条 件 是 ( 0. 
注 : 1. 构件 是 否 失去 支持 能 力 2. 构件 是 否 被 破坏 3. 构件 是 否 失去 完整 性 4. 构件 是 否 燃烧 
A.1.2.3 B 2, 3, 5 С. 3; 4,5 D. 2, 3, 4 
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(O 房屋 建筑 按 高 度 分 类 7 一 9 层 应 定 为 ( ORK. 


A. 低层 B. 中 高 层 С. 多 层 D. 超 高 层 
(7) 建筑 工程 的 基本 组 成 中 ， 承 担 建筑 物 全 部 荷载 的 组 成 部 分 是 ( Ja 

А. 基础 B ## C. 墙 柱 D. 地 基 
(8) 下 列 结构 形式 中 ，( ) 结 构 的 抗震 性 能 最 好 。 

A. sk B. лж С. 排 架 D. 框架 


(9) 砖 混 结构 荷载 传递 途径 为 ( 0. 
А. 屋 盖 楼 板 一 承重 墙 体 一 砖 基础 一 地 基 
B. 屋 盖 楼 板 一 隔断 墙 一 地 基 一 基础 

С. 墙 一 楼 板 一 基础 一 地 基 

D. 楼 盖 板 一 承重 墙 -地基 -一 基础 


四 、 实 训 题 A 

(1) 看 如 图 1.7 所 示 的 5 号 住宅 楼 图 ， 回 答 问题 。 Le K> 

ченее ›, ИВЕТ ИТС 。。 )， 按 层 数 或 总 高 度 分 类 
МТС ”)， 按 主体 结构 材料 分 类 属于 ( Js a \ 

оззвевняенна: MEANNEE TAZA N 

O 分 析 5 号 住宅 楼 的 构件 传 力 途径 。 УМ 








(2) 看 如 图 1.8 所 示 的 3 号 教学 楼 图 ， 回 答 问 题 六 





图 1.7 5 号 住宅 楼 图 1.8 3 号 教学 楼 
D3 号 教学 楼 按 使 用 性 质 分 类 属于 ( )， 按 规模 和 数量 分 类 属于 ( 0, 主体 结构 材料 分 类 属 
+‹ J 
@ 3 号 教学 楼 由 哪些 构件 组 成 ? 将 你 看 到 的 都 写 下 来 。 
© 分 析 3 号 教学 楼 的 构件 传 力 途径 。 
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| еее 


教学 目标 


本 章 首 先 介绍 建筑 施工 图 纸 的 有 关 知 识 ， 接 着 介绍 建筑 图 纸 的 表达 方式 正 投影 法 ， 重 
点 介绍 点 和 直线 的 投影 、 平 面 投影 、 基 本 体 的 投影 N 组 合体 投影 、 剖 面 图 与 断面 图 。 通 过 
本 章 的 学 习 ， 学 生 应 熟练 掌握 点 和 直线 的 投影 平面 投影 、 基 本 体 的 投影 、 组 合体 投影 、 




















剖面 图 与 断面 图 。 

AFER O 
能 力 目标 知识 要 点 权重 
了 解 建筑 施工 图 纸 的 有 关 知识 施工 图 纸 一 些 规定 10% 
掌握 点 和 直线 的 投影 、 平 面 投影 点 和 直线 的 投影 、 平 面 投影 20% 
掌握 基本 体 的 投影 平面 基本 体 投 影 、 曲 面 基本 体 投影 20% 
掌握 组 合体 投影 组 合体 投影 20% 
掌握 剖面 图 与 断面 图 绘制 剖面 图 与 断面 图 绘制 30% 

















£ 章节 导读 


工程 图 纸 是 工程 界 的 技术 语言 ， 是 表达 工程 设计 和 指导 工程 施工 必 不 可 少 的 重要 依据 ， 是 具有 法 律 效 
力 的 正式 文件 ， 也 是 重要 的 技术 档案 文件 。 工 程 图 纸 设计 一 般 是 由 业主 通过 招标 投标 选择 具有 相应 资格 的 
设计 单位 ， 并 与 之 签订 设计 合同 ， 进 行 委托 设计 的 ( 按 有 关 规 定 可 以 不 招标 投标 的 设计 项 目 ， 可 以 直接 委托 ) 。 

房屋 的 建筑 施工 图 是 将 一 幢 拟 建 房屋 的 内 外 形状 和 大 小 ， 以 及 各 部 分 的 结构 、 构 造 等 内 容 ， 按 照 
“国标 ”的 规定 ， 用 正 投影 方法 详细 准确 地 画 出 的 图 样 。 它 是 用 以 指导 施工 的 一 大 ,图 纸 ， 所 以 又 称 为 “ 施 
工 图 ”。 建 筑 施 工 图 是 指导 施工 、 计 算 工程 量 、 编 制 预算 和 施工 进度 计划 的 依据 。 


£ яде 


汉 长 安 城 的 建设 YA 


汉 长 安 城 是 在 秦 戌 阳 原 有 离 官 UKE HER LELE ЛАГЫ 由 于 长 安 城 是 利用 原 


А. W 








清明 门 








иг 
太 液 池 П 
к. 















章 城 门 





















































图 2.1 汉 长 安 城 平面 图 





жаа, m HB aR AK. MURAHTAA, KARTEK, 正门 向 北 ， 直 对 
横 门 、 横 桥 ， 形 成 一 条 轴线 。 大 臣 的 甲 第 区 在 北 厥 外 ; 大 街 东西 还 分 布 着 9 个 市 场 ; ХАЕЖИЛЯА 
库 和 长 乐 官 。 这 两 座 官 典 都 位 于 龙 首 原 上 ， 是 长 安 城 中 地 势 最 高 之 处 ， 北 侧 靠 近 渭水 地 势 较 低 处 ， 布 置 
着 北 官 、 桂 官 、 明 光 官 以 及 市 场 和 居民 的 闻 里 。 

长 安 城 每 面 都 有 三 座 门 ， 其 中 东 面 舍 北 的 宣 平 门 是 通 往 东 都 洛阳 的 必 经 之 路 ,所 以 这 一 带 居民 稠密 。 
向 北 经 横 桥 去 渭 北 的 横 门 ， 正 对 未 央 官 正门 ， 又 是 去 渭 北 各 地 的 咽喉 ， 所 以 街市 特别 热闹 。 

汉 长 安 城 的 另 一 特点 是 在 东南 与 北面 郊区 设置 了 7 座 城市 一 一 陵 色 ， дЫ день 这 些 陵 邑 都 
是 从 各 地 强制 迁移 富豪 之 家 来 此 居住 ， 用 以 削弱 地 方 势力 ， 加 强 中 央 集 权 。 这 一 组 以 长 安 为 中 心 的 城市 
群 ， 其 总 人 口 数 当 不 下 于 100 万 人 。 


2.1 民用 房屋 建筑 轩 纸 的 介绍 


0 引 例 A Хх | 


\ 
(1) 民用 房屋 建筑 图 纸 图 幅 大 小 是 多 少 ? 0 
(2) 民用 房屋 建筑 图 纸 图 框 格式 是 怎么 样 的 ? YN- 
M, © 
2.1.1 制图 工具 和 仪器 用 法 ‚ КУ 
< N 








AMTARE TRER NR. TER, =A MRB, йш 
铅笔 和 绘图 橡皮 等。 ena ив ия. 

1 常用 的 绘图 工具 和 用 法 „ХХ 

1) 图 板 - — ^ 

图 板 是 固定 图 纸 用 的 工具 。 PE 7 AEN 边框 要 平 直 ， 四 角 均 为 
90" 直 角 。 固 定 图 绝 时 位 置 要 适中 以 便于 面 图 如 图 2.2 所 示 。 

2) ТУ 

丁字 尺 主 要 是 用 于 画 水 平方 向 直线 的 工具 。 配合 三 角 板 还 可 以 画 垂直 线 和 斜 线 。 丁 字 
尺 的 使 用 要 领 是 要 将 尺 头 紧 靠 图 板 的 左 侧 边框 ， 不 准将 尺 头 靠 在 图 板 的 其 他 侧 向 使 用 。 用 
丁字 尺 画 水 平 线 的 顺序 是 自 上 而 下 依次 画 出 如 图 2.2 所 示 。 

































图 板 工作 边 
(90) 


2.2 绘图 板 和 丁字 尺 
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3) 三 角 板 
三 角 板 一 付 是 两 块 ， 一 块 是 有 30°, А с 另 一 块 是 有 两 个 45 角 的 直 
角 等 腰 三 角形 。 用 三 角 板 可 以 画 垂 直线 或 3"、45"、60 的 斜 线 ， 两 块 三 角 板 配合 可 以 画 





15 、75 等 斜 线 ， 还 可 以 推 画 出 任意 方 кА 2.3 PR. 


N 





4) 比例 尺 Хх» x 
常用 的 比例 尺 呈 三 棱柱 形状 ， 汉 称 三 楼 尺 ， ылы 刻 有 六 种 不 同 的 常用 
比例 刻度 , 如 1: l100..1: 200; 1:300, 1: 4005 500. 1: 600 如 图 2.4 所 示 。 


х— 





图 2.4 比例 尺 


5) 曲线 板 
曲线 板 是 用 来 画 非 圆 曲线 的 工具 如 图 2. 5 所 示 。 


= 


图 2.5 曲线 板 
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6) 绘图 铅笔 


绘图 铅笔 的 铅 芯 有 软 硬 之 分 。“B” 表 示 软 铅 芯 ， 


ПРЕ m 


# “H”, “НВ”, “B” Ар, BIREN 2.6 所 示 为 宜 。 


7) 绘图 橡皮 
绘图 橡皮 是 用 
8) 圆规 


来 修改 的 。 


图 2.6 HARE 


圆规 是 用 来 画 铅笔 线 或 墨 线 圆 及 圆 弧 的 仪器 。 


9) 其 他 


还 有 建筑 绘图 模板 、 擦 图片、 
2 Вава. 线 型 、 字体 、 尺寸 标注 


0; 


1， 国 家 制图 标准 简介 


图 样 是 下 程 界 表达 和 交流 技术 思想 


== 
Mio 


的 共同 六 


“ 软 毛 刷 等 工具 。 


“H” 表 示 硬 铅 芯 。 常 用 的 绘图 铅笔 





因此 图 样 的 绘制 必须 遵守 统一 的 规 


范 ， 这 个 统一 的 规范 就 是 国家 标准 ,简称 国标 ,用 СВ = СВИТ 表示 。 根 据 建 设 部 《关于 
印发 一 九 九 八 年 工程 建设 国家 标准 制定 、 修 订 计 划 的 通知 》 的 要 求 ， 由 建设 部 会 同 有 关 部 











家 标准 。 这 些 国 
2. 幅面 





门 共同 对 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》 等 六 项 标准 进行 修订 ， 经 有 关 部 门 会 审 ， 现 批准 《 房 
屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2001)、 


《总 图 制图 标准 》(GB/T 50103 一 2001)、 


建筑 制图 标准 》(GB/T 50104 一 2001)、《 建 筑 结构 制图 标准 》(GB/T 50105 一 2001)、《 给 
水 排水 制图 标准 》(GB/T 50106 一 2001) 和 《上 暖 通 空调 制图 标准 》(GB/T 50114 一 2001 ) 为 


家 标准 于 2001-11-01 发 布 ，2002- 03- 01 实施 。 






































(1) 幅面 。 指 图 纸 本 身 的 大 小 和 规格 ， 有 0 17, 2°, 3%, 4* 见 表 2- 1, 
表 2-1 幅面 及 图 框 尺 十 

幅面 代号 A0 Al A2 A3 A4 

BXL 841X 1189 594X841 420X594 297X420 210X297 
e 20 10 
c 10 5 
a 25 
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аб... 


除了 以 上 几 种 基本 的 图 纸 幅 面 外 ， 此 外 还 有 其 他 的 非 正式 的 图 幅 ， 比 如 А2 加 长 型 (420X743)、A3 
加 长 型 (297X630) +. 





(2) 图 框 。 图 纸 上 所 供 绘图 范围 的 边线 。 

(3) 标题 栏 。 位 于 图 纸 的 右 下 角 ， 注 明 设计 单位 、 设 计 日 期 、 工 程 名 称 、 图 名 、 图 号 
和 负责 人 签字 。 

(4) 图 纸 使 用 的 两 种 形式 。 横 式 幅 面 和 立 式 幅面 如 图 2. 7 所 示 。 























Ош? 图 框 的 格式 


3. 图 线 
(1) 图 线 。 画 在 图 纸 于 的 线条 统称 为 图 线 。 图 线 的 两 个 基本 特性 是 线 型 和 线 宽 见 表 2 — 2, 
表 2- 2 .工程 建设 常用 图 线 








































































































BARREN | аж 一 般 用 途 
H 主要 可 见 轮 廊 线 
实 线 01 | 中 可 见 轮廓 线 
Т 可 见 轮 廊 线 、 图 例 线 等 
н [=================== 见 有 关 专业 制图 标准 
жао | app | ------------------- 不 可 见 轮廓 线 
i |e 不 可 见 轮廓 线 、 图 例 线 等 
粗 见 有 关 专 业 制图 标准 
点 画 线 04 | 中 见 有 关 专 业 制图 标准 
细 中 心 线 、 对 称 线 等 
[1 见 有 关 专业 制图 标准 
双 点 画 线 05| 中 见 有 关 专 业 制 图 标准 
细 假想 轮廓 线 、 成 型 前 原始 轮廓 线 
图 线 的 组 合 Л, 断 开 界线 
波浪 线 01 变形 | 一 一 一 一 | 断 开 界线 
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(2) 注意 事项 。 

O 同一 张 图 纸 内 ， 相 同比 例 的 各 图 样 。 应 选用 相同 的 线 宽 组 。 

O 相互 平行 的 图 线 ， 其 间隙 不 宜 小 于 其 中 的 粗 线 宽度 ， 且 不 宜 小 于 0. 7mm。 

O 虚线 、 单 点 长 画 线 或 双 点 长 画 线 的 线段 长 度 和 间隙 ， 宜 各 自 相 等 。 

O 单 点 长 画 线 或 双 点 长 画 线 ， 当 在 较 小 图 线 中 绘制 有 困难 时 ， 可 用 实 线 代替 。 

O 单 点 长 画 线 或 双 点 长 画 线 的 两 端 ， 不 应 是 点 。 点 画 线 与 点 画 线 交接 或 点 画 线 与 其 
他 图 线 交 接 时 ， 应 是 线段 交接 。 

O 虚线 与 虚线 交接 或 虚线 与 其 他 图 线 交 接 时 ， 应 是 线段 交接 。 虚 线 为 实 线 的 延长 线 
时 ， 不 得 与 实 线 连 接 。 

ФИА, ЖИР, НИ, ЖИ, МН ЖЕ ХМ 
清晰 。 3 ` 

4. 字体 a 

(1) 图 纸 上 所 书写 的 文字 、 数 字 或 符号 等 ， 均 应 тали. еше, 排列 整齐 ; FR 
点 符号 应 清楚 正确 。 

(2) 文字 的 字 高 ， МЕЖ ЖД Fram, 5mm, 7mm, 10mm, 14mm, 
20mm。 如 需 书写 更 大 的 字 ， 其 高 度 因 按 V2 的 比值 递增 。 

(3) 图 样 及 说 明 中 的 汉字 ， пер, 高 度 与 宽度 的 关系 应 符合 如 下 规定 (高 
度 / 宽 度 一 3/2)。 - 

(4) 仿宋 字 的 特点 : ТТА: ЖЕЛИ, "БЕНИ, 6), 

(5) 拉丁 字母 和 数 :可 写成 竖 体 字 或 斜体 字 如 写成 斜体 字 ， 其 斜 度 应 是 从 字 的 底线 
逆 时 针 向 上 倾斜 75"， 字 体 的 高 度 不 应 小 于 2. Smm, ^ 

(O 拉丁 字 你 TO、Z 不宜 在 图 中 使 用 Айч 1. 0、2 混淆 。 

5. км 


ЖШН АМЫ РЕ, 尺寸 的 标注 包括 尺寸 界线 、 尺 寸 线 、 尺 寸 起 止 符 号 、 


y 尺寸 数字 如 图 2. 8 所 示 。 
(1) 尺寸 界线 一 一 细 实 线 ， 垂直 与 被 标 
尺寸 界线 i е праг № 5 


注 的 轮廓 线 (有 时 可 用 轮廓 线 做 尺寸 线 ) 。 
клатч % 4 D 尺寸 线 一 一 细 实 线 ， 平 行 与 被 标注 


























RIR “МНЕ 的 轮廓 线 ( 图 纸 上 的 任何 图 线 不 得 作为 尺 
图 2.8 尺寸 标注 а). 





(3) 尺寸 起 止 符号 一 一 中 粗 短 斜 线 ， 倾 斜 方向 从 尺寸 界线 顺 时 针 旋 转 45"， 长 度 为 
2 一 3mm。 

(4) 尺寸 数字 一 一 尺寸 数字 标注 在 尺寸 线 上 方 。 
同一 图 纸 ， 尺 寸 数 字 应 大 小 相同 。 多 道 尺寸 标注 时 ， 第 一 道 尺寸 线 距 最 外 轮廓 线 距 离 
15mm， 相 邻 两 道 尺寸 线 间距 8mm, 
6. 比例 


样 的 比例 ， 应 为 图 形 与 实物 相对 应 的 线性 尺寸 之 比 。 例 如 1 : 1 是 表示 图 形 大 小 与 
实物 大 小 相同 。1 : 100 是 表示 100m 在 图 形 中 按 比例 缩小 只 画 成 lm。 比例 的 大 小 ， 系 指 
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比值 的 大 小 , 如 1 : 50 大 于 1: 100。 比 例 应 以 阿拉 伯 数 字 表示 ， 如 


三 层 平面 图 |. 
1:1, 1:2, 1:100 等 。 比 例 宜 注 写 在 图 名 的 右 侧 ， 其 字号 应 比 图 名 о 
的 字号 小 一 号 或 小 二 号 如 图 2.9 所 示 。 кы 


比例 尺 上 刻度 所 注 的 长 度 ， 就 代表 了 要 度量 的 实物 长 度 。1 : 100 

比例 尺 上 lm 的 刻度 ， 就 代表 了 lm 的 实 长 。 因 为 上 的 实际 长 度 只 有 10mm ВР lem， 所 以 
上 这 种 比例 尺 面 出 图 形 尺寸 是 实物 的 一 百 分 之 一 ， 它 们 之 间 的 比例 关系 为 1 : 100. RES 
一 小 格 代表 0. 1m. ЖЕ 1 : 200 的 尺 面 上 ,每 小 格 代表 0. 2m， 一 大 格 代表 lm。 FE 1:500 
的 尺 面 上 ， 每 小 格 代表 0. 5m， 一 大 格 代表 lm。 


2.2 民用 房屋 建筑 图 纸 的 表达 一 一 正 投影 

















X 
O 
Фън <S 
(1) 绘制 工程 图 纸 ， 一 般 采 用 哪 种 投影 法 ? , < 
(2) - ЖЕТКЕ HEK, HASH BRIT BR AR? 
AN ге 


N 


2.2.1 投影 基本 知识 2 








1， 投 影 法 


在 日 常生 活 中 ， ТЯ 人 们 利用 这 种 
日 常 现象， ht t ЕШ ока ка ي‎ 这 种 方法 称 作 投 
影 法 。 - 


2. 投影 法 分 类 人 | ЕЯ 

И K< 

投射 线 从 投影 中 心 发 射 对 物体 作 投影 的 方法 称 作 中 心 投影 法 ， 如 图 2.10 所 示 ， 中 心 
投影 图 通常 称 作 透 视图 。 


2) 平行 投影 法 

用 相互 平行 的 投射 线 对 物体 作 投影 的 方法 称 к 
作 平 行 投影 法 。 根 据 投 射线 与 投影 面 的 角度 关 
系 ， 又 可 分 为 两 种 。 

(1) 正 投影 法 。 相 互 平行 的 投射 线 垂直 于 投 
影 面 ， 称 作 正 投影 法 ， 如 图 2. 11 所 示 。 用 这 种 
方法 画 得 的 图 形 称 作 正 投影 图 。 

(2) 斜 投影 法 。 相 互 平 行 的 投射 线 倾斜 于 投 
影 面 ， 称 作 斜 投影 法 如 图 2.12 所 示 。 夯 形体 的 
正 投影 图 时 ， 可 见 的 轮廓 用 实 线 表 示 。 被 遮挡 的 
























































不 可 见 轮 廓 用 虚线 表示 。 由 于 正 投影 图 能 反映 形 
体 的 真实 形状 和 大 小 ， 因此， 其 是 工程 图 样 广 为 图 2. 10 中 心 投影 法 
采用 的 基本 作 图 方法 。 
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2.11 正 投影 法 图 2.12 和 斜 投影 法 


3， 正 投影 的 基本 性 质 
组 成 形体 的 基本 玫 何 元 素 是 点 、 线 、 面 ， 了 能 点 、 直 线 和 平面 汇 的 正 投影 的 基本 性 
质 ， 有 助 于 读者 更 好 地 理解 和 党 所 而 形 休 正 投影 图 的 内 在 规律 和 基本 方法 。 点、 直线 、 平 
而 形 的 正 投影 的 基本 特性 如 下 。 人 
CD 同 素性 。 点 的 投影 仍 是 点 ， 直 线 的 投影 一 般 情况 下 仍 是 直线 ,投影 结果 仍 保留 其 
原 有 几何 元 素 的 特性 。 ХА 

(2) ВН. МЕНЯ ONE НА НАМИ еВ. BEVA 
果 仍 保留 其 原 有 从 属 关系 不 变 。 OL 

(3) 积聚 性 。 平 行 于 投射 线 (站 于 投影 面 ) 的 空间 直线 ,其 投影 积聚 为 一 个 点 平行 于 
投射 线 (上 于 投影 面 бете, ВАВ Нар, 

СА) 可 量 性 。 当 空间 线段 平行 于 投影 面 时 ， 其 投影 反映 空间 线段 的 方向 和 实 长 ， 当 空 
间 的 平面 图 形 平行 于 投影 面 时 ， 其 投影 反映 空间 平面 向 形 的 真实 形状 和 大 小 。 

(5) 类 似 性 。 椭 斜 于 投影 面 的 空间 线段 ， 其 投影 仍 为 线段 ， 但 投影 线 长 度 (在 正 投影 
中 ) 短 于 空间 线段 的 实 长 倾斜 于 投影 面 的 平面 图 形 ， 其 投影 为 原平 面 图 形 的 类 似 形 ( 属 
于 同类 ,但 不 相 等 ， 也 不 相似 )。 ! 

(6) 平行 性 。 空 间 平行 两 直 线 的 投影 仍 保持 互相 平行 的 关系 。 

4. 工程 中 常用 的 四 种 投影 图 

工程 图 应 该 准确 无 误 地 表达 空间 物体 的 真实 形状 和 大 小 ， 从 图 2. 13 中 可 以 看 出 ， 空 
间 点 A2、A3.… 在 水 平面 的 影 都 重合 在 a 的 位 置 ， 可 见 ， 根 据点 在 一 个 投影 面 的 投影 是 能 
确切 表明 该 点 空间 所 在 的 具体 位 置 的 。 进 而 从 图 2. 14 中 可 以 看 出 ， 空 间 三 个 不 同形 状 的 
物体 ， 有 可 能 在 一 个 投影 面 上 得 到 同样 的 投影 图 。 综 上 所 述 ， 要 想 确切 地 表明 物体 的 具体 
位 置 和 形状 ， 仅仅 依靠 一 个 投影 图 往往 是 不 够 的 。 因 此 ， 需 要 两 个 投影 面 ， 从 不 同 的 方向 
作 投影 ， 这 样 ， 才 能 准确 无 误 地 表达 空间 物体 的 确切 位 置 、 形 状 和 大 小 。 
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2.13 不 同 点 在 投影 面 上 投影 图 2.14 不 同 物体 在 投影 面 上 投影 





man SSES 





下 面 初步 介绍 一 下 工程 中 常用 的 4 种 投影 图 。 

D 正 投影 图 

用 正 投影 法 将 物体 从 前 后 、 左 右 、 上 下 等 不 同方 向 (根据 物体 复杂 程度 而 定 ) 分 别 向 互 
相 垂直 的 投影 面 上 作 投 影 ， 每 个 投影 面 上 各 得 到 一 个 相应 的 投影 图 ， 如 图 2.15 所 示 。 然 
后 ， 把 三 个 投影 面 按照 一 定 规则 展开 ， 所 得 的 图 形 称 作 正 投影 图 。 

















图 2.15 不 同 雹 体 在 投影 面 上 正 投 影 
正 投影 图 的 优点 是 能 够 反映 物体 的 真实 形状 和 大 小 ,符合 施工 、 生 产 
《房屋 建筑 制图 统一 标准 ) 中 规定 < 把 正 投 影 法 作为 绘制 建筑 工程 图 样 
影 图 是 土建 施工 图 纸 的 基本 形式 。 正 投影 图 的 缺点 是 直观 性 较 差 。 
DMME XL ы 
用 平行 投影 法 ”选用 特定 的 投射 方向 (能 够 兼顾 物体 的 三 个 主要 侧面 )。 往 单一 的 投影 面 上 
做 投影 。 所 得 的 图 消 称 作 轴 测 投影 图 ， 如 图 16- 所 示 。 这 种 投影 图 的 特点 ， 是 能 够 在 一 个 图 
形 中 同时 表达 出 物体 的 长 、 宽 、 高 三 度 。 而 且 在 投射 中 ,物体 的 三 个 轴 向 (左右 、 前 后 、 上 
下 ) 在 轴 测 图 中 有 规律 性 ， 可 以 计算 和 量度 ， 由 此 而 被 称 作 轴 测 投影 图 。 这 种 投影 图 的 优点 
是 立体 感 较 强 ， 所 以 在 土建 工程 图 纸 中 有 时 用 作 辅 助 性 图 样 ， 以 弥补 正 投影 图 的 不 足 。 






































2.16 某 立 方 体 在 投影 面 上 轴 测 投影 图 


随 着 图 形 技术 发 展 ， 三维 图 形 正在 越 来 越 成 为 热点 ， 其 实 ， 物体 三 维 图 形 和 轴 测 投影 图 是 差不多 的 。 
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Humas 


3) 透视 图 
透视 图 是 用 中 心 投影 法 得 出 的 图 形 。 这 种 图 样 接近 人 的 视觉 形象 ， 真 实感 比较 强 ， 有 具 


有 近似 照片 的 效果 (图 2. 17)， 在 土建 工程 规划 设计 中 用 作 表 现 图 。 这 种 图 的 缺点 是 度量 
性 较 差 ， 而 且 作 图 也 比较 复杂 。 





图 2. 17、 某 房屋 中 心 投影 图 
4) 标高 投影 图 uY ЖУ 
标高 投影 是 带 有 标高 数字 的 单 面 正 投影 图 (图 2. 18). ^ 





\ 


























图 2.18 某 标高 投影 图 
5. 三 面 正 投影 图 
1) 三 投影 面体 系 的 建立 
我 们 采用 三 个 互相 垂直 的 平面 作为 投影 面 如 图 2. 19 所 示 ， 构 成 三 投影 面体 系 。 水 平 
شر‎ 











— 











位 置 的 平面 称 作 水 平 投影 面 (简称 平面 )， 用 字母 五 表示 ; 正 对 方向 的 平面 称 作 正 立 投影 





面 简称 立 面 )， 

















用 字母 V 表示 ; 位 于 右 侧 与 H. У 面 均 垂 直 的 平面 称 作 侧 立 投影 面 (简称 














侧面 )， 用 字母 W 表示 。 

















图 2.19 СЄ, 


2) 投影 图 的 形成 


将 物体 置 


TH Zk. V 之前， имав 分 角 ) 如 图 2. 19 所 示 ， 按 箭头 指明 


的 投射 方向 分 别 向 三 个 面 作 正 投影 X 在 这 面 所 得 的 图 形 称 从 平面 投影 图 (简称 平面 图 )， 在 





V 面 所 得 的 图 形 称 作 立 面 投影 图 (简称 立 面 图 ) ТЕ 由 面 所 得 的 图 形 称 作 侧面 投影 图 (简称 
侧面 图 ) 。 7 С? O 

3) 投影 面 的 展开 

ЕЖУ АННА, MEF ДЖЫЛЫ s 间 平面 上 ， 因 此 ， 还 需要 将 三 个 


投影 面 展开 ， 





目的 是 使 H. У, W 同 处 在 地 丫 平面 (图 纸 ) 上 。 根 据 《房屋 建筑 制图 统一 


标准 》 的 有 关 规 定 ， 投 影 面 的 展开 必须 按照 统一 的 规则 即 : V 面 不 动 ; H IZE ОХ 轴 向 下 
旋转 90°; W 面 绕 OZ 轴 向 右 旋转 90°; 这 时 . H j W 重合 于 V 面 。 表 示 投 影 面 范围 的 边 





























线 省 略 不 画 ， 如 图 2. 19 展开 投影 面 以 后 ， 投 影 图 如 图 2. 20 所 示 。 
三 面 投影 图 的 关系 
从 三 投影 面体 系 图 2. 21 中 不 难看 出 ， 空 间 的 左右 、 前 后 、 上 下 三 个 方向 ， 可 以 分 昂 


H OX fh, OY 轴 和 OZ 轴 的 方向 来 代表 。 换言之 ,在 投影 图 中 ， 凡 是 与 OX 轴 平 行 的 直 
是 空间 左右 方向 的 直线 ; 凡是 与 OY 轴 平 行 的 直线 ,反映 的 是 空间 前 后 方 揣 
的 直线 ;凡是 与 OZ 轴 平 行 的 直线 , 反映 的 是 空间 上 下 方向 的 直线 。 在 面 物体 的 投影 图 
时 ,习惯 上 使 物体 的 长 、 宽 、 高 三 组 楼 线 分 别 平行 于 OX. ОУ, OZ 轴 ， 因 此 ， 物 体 的 
长 度 可 以 沿 着 与 OX 轴 平 行 的 方向 量 取 ， 而 在 平面 和 立 面 图 中 显示 实 长 ; 物体 的 宽度 
以 沿 着 与 OY 轴 平 行 的 方向 量 取 ， 而 在 平面 和 侧面 图 中 显示 实 长 ; 物体 的 高 可 以 沿 着 与 
СЕАТ аре, 而 在 立 面 和 侧面 图 中 显示 实 长 . 平 、 立 、 侧 三 面 投影 图 中 ， 每 


线 ， 反 映 的 


-个 投影 图 含 
地 说 ， 就 是 



































有 两 个 量 ， 三 个 投影 图 之 间 ， 保 持 着 量 的 统一 性 和 图 形 的 对 应 关系 ， 概 括 














“ERE, BFF. ЖЕ”, MEA 2.21 所 示 表 明了 三 面 投影 图 的 “三 等 
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图 2.21 菜 组 合体 三 面 投影 展开 图 位 置 关系 





























图 2.20 某 组 合体 三 面 投 影展 开 图 
2.2.2 点 和 直线 的 投影 ` №" 


1. 点 的 投影 


D 多 面 投影 的 形成 AX 
点 在 一 个 投影 面 中 的 投影 不 能 够 反映 点 在 空间 的 位 置 ， 因 此 ， 点 的 投影 需要 利用 相互 


垂直 的 两 个 或 三 个 投影 面体 系 ， 作 出 多 面 正 投影 。 
2) 点 在 两 个 投影 面体 系 中 的 投影 (图 2. 22) ХА 








(с) 投影 图 





(b) 投影 面 展 开 后 


(a) 立体 图 
2.22 点 在 两 面体 系 中 的 投影 


投影 特性 : 
CD 点 的 正面 投影 和 水 平 投影 连 线 垂直 OX fli, BI a'a LOX; 
E 面 投影 到 ОХ 轴 的 距离 ， 反 映 该 点 到 H 面 的 距离 ， 点 的 水 平 投影 到 OX 轴 





(2) 点 的 了 
的 距离 ， 反 映 该 点 到 У 面 的 距离 ， 即 a'a,=Aa. аа, =Аа'. 


3) 点 在 三 个 投影 面体 系 中 的 投影 
点 在 两 面 投影 体系 已 能 确定 该 点 的 空间 位 置 .但 为 了 更 清楚 地 表达 某 些 形体 ， 有 了 时 需 


要 在 两 投影 面体 系 基础 上 ， 再 增加 一 个 与 H m) V 面 重 直 的 侧 立 的 投影 面 W 面 ， 形 成 三 
面 投影 体系 如 图 2. 23 PR. 
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19 Yn 
(a) 立体 图 (b) 投影 面 展开 后 (b) 投影 图 
2.23 点 在 三 面体 系 中 的 投影 7 
КА 

投影 特性 U à 

(1) a'a 10X, a'a” LOZ, аат LOYH, aa LOWEN 

(2) a'a,=Aa, аа, =Аа', аа.=Аа’. * x ы 

1) 点 的 投影 与 坐标 Уу 

根据 点 的 三 面 投影 可 以 确定 меза, 点 在 空间 的 位 置 也 可 以 由 直角 坐标 值 来 
确定 。 K> 

点 的 正面 投影 由 点 的 X、 гава) 点 的 水 平 投影 由 ЖЮ Х. УЕ, 点 的 侧 
面 投影 由 点 的 Y、Z 坐标 决定 。 хх EN s 


例题 : 已 知 点 A(20，15J10 入 08630. 10, 0), сабур? 0) 求 作 各 点 的 三 面 投影 。 

分 析 : 由 于 2B 二 0， 所 以 吾 点 在 面 上 ， YC=0, |7С= 0,， 则 点 C 在 X 轴 上 ,在 OX 
轴 上 量 取 oa, = 20, , Ñ 一 X ۸ 

а, аа оха. HAt аа, =15,. аа; ai; Ма E aa" LOZ fh, М а"а. =аа, 
аа. Е : 面 投影 (图 2124). 




















图 2.24 根据 点 的 坐标 求 点 的 投影 


{E В ИЗО: 

在 OX ЕН ор, =30; 

tb, ЕБ ОХ М. ЭМ Ж b'b, =0. bb,=10. 由 于 ZB=0. 6', b, ША. ЬЕ X 
轴 上 ; М 2В=0, /在 ОУ» ME. 在 该 轴 上 量 取 Ob,w =10. 40. Wb, b НН 
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RB RM ТТВ 
fE C 点 的 投影 : 
在 OX 轴 上 量 取 Ocz 一 15。 
由 于 Үс=0. 7с=0. c、c' 都 在 OX 轴 上 ,与 c 重合 ,c 与 原点 ORR. 














5) 两 点 的 相对 位 置 
空间 点 的 相对 位 置 ， 可 以 利用 两 点 在 同 面 投影 的 坐标 来 判断 ， 其 中 左右 由 X 坐标 差 
判别 ， 上 下 由 Z 坐标 差 判 别 ， 前 后 由 Y 坐标 差 判 别 如 图 2. 25 PR. 











P 
SS 


(a) 立体 图 





‚ 25 СТТ 


2>А. А кез. >Y,, А кезй, Х.>Х,, A HEB 点 的 左 
ж. BID, À SE АРЕНЫ. N ^ 
6) TW ` 
“ТОЛОТ ` 投影 线 上 时 ， 两 点 在 该 投影 面 上 的 投影 重 





















































GE OS 图 2. 26 所 示 。 
z 
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(a) 直观 图 (b) 投影 图 
图 2.26 重 影 点 





=н 





2. 直线 投影 
1) 直线 的 投影 的 定义 
直线 可 以 由 线 上 的 两 点 确定 ， 所 以 直线 的 投影 就 是 点 的 投影 ， 然 后 将 点 的 同 面 投影 ; 


接 ， 即 为 直线 的 投影 如 图 2. 27 PR. 
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图 2.27 ТТЕ? 
2) 各 种 位 置 直线 的 投影 у 5 
(1) 投影 面 平行 线 。 直 线 平行 于 一 个 投影 面 与 另外 两 个 投影 面 倾斜 时 ， 称 为 投影 面 平 
EFA FTV MMES Н, W 面 ,如 图 28 所 示 
水 平 线 一 平行 于 НИНЕ У, У, ДЯ 2. 29 PR: 
侧 平 线 一 平行 于 W ШИНЕ H. V иг. 如 图 2. 30 所 示 。 
























































Ya а" Б" Ж 
[4 b 
| 8 
— Г] | 
图 2.28 正平 线 图 2.29 水 平 线 图 2.30 侧 平 线 
投影 面 平 行 线 特性 : 


平行 于 某 个 投影 面 ， 在 某 个 投影 面 上 的 投影 反映 该 直线 的 实 长 ， 而 且 投影 与 投影 轴 的 
夹 角 ,也 反映 了 该 直线 对 另 两 个 投影 面 的 夹 角 ,而 另外 两 个 投影 都 是 类 似 形 ， 比 实 长 











要 短 。 
(2) 投影 面 垂直 线 。 直 线 垂 直 于 一 个 投影 面 与 另外 两 个 投影 面 平行 时 ， 称 为 投影 面 垂 
直线 。 


EFER ERT V ШАТЕН, W 面 ， 如 图 2.31 PR. 
НЕ ЧЕН H 面 平行 于 V、W 面 ， 如 图 2. 32 PR. 
侧 垂 线 一 一 垂直 于 W шт V. H Hi. ANE 2.33 PR. 
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e “f 47) 
b ” 
d не 
É a(b) e f 
图 2.31 ЕЕ} 图 2.32 HER 2.33 WER 
投影 面 垂直 线 特 性 : 
F 某 个 投影 面 ， 在 某 个 投影 面 上 的 投影 积聚 成 一 个 点 ， 而 另外 两 个 投影 面 上 的 投 
影 平行 于 投影 轴 且 反映 实 É. OAN 

















(з) 一 般 位 置 直线 。 HR =T ШИ. ИКИ 图 2.34 
所 示 。 N NUS 





3 m23% -pinne 


ауе 个 投影 面 上 的 投影 都 不 反映 实 长 ， 而 且 与 投影 轴 的 夹 角 也 不 反映 空 
间 直 线 对 投影 面 的 夹 角 。 

3) 一 般 位置 直 线 的 实 长 及 其 与 投影 面 的 夹 角 

一 般 位 置 直 线 的 投影 既 不 反映 实 长 又 不 反映 对 投影 面 的 真实 倾斜 角度 。 要 求 的 实 长 和 
夹 角 ， 我 们 利用 直角 三 角形 法 求 得 ， 如 图 2. 35 PUR. 



































(a) (b) (c) 
图 2.35 求 一 般 位 置 直线 的 实 长 及 对 投影 面 的 夹 角 


man SSES 





4) 直线 上 点 的 投影 
如 果 点 在 直线 上 ， 则 点 的 各 个 投影 必 在 该 直线 的 同 面 投影 上 ， 并 将 直线 的 各 个 投影 
割 成 和 空间 相同 的 比例 ， 如 图 2. 36 所 示 。 








图 2.36 直线 上 的 点 。 


5) 两 直线 的 相对 位 置 A 
(1) 两 直线 平行 ， 如 图 2. 37 BUR. М. N] 





(a) (b) 
图 2.37 两 直线 平行 


两 直线 空间 平行 ， 投 影 面 上 的 投影 也 相互 平行 。 
(2) 两 直线 相交 ， 如 图 2.38 所 示 。 








图 2.38 两 直线 相交 


空间 两 直线 相交 ,交点 К 是 两 直线 的 共有 点 ， 开 点 的 投影 ， 符 合 点 的 投影 规律 。 
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图 2.39 两 直线 交叉 <S 


空间 两 直线 不 平行 又 不 相交 时 称 为 交叉 。 交叉 两 再 线 的 癌 面 投影 可 能 相交 ， 但 它们 各 
个 投影 的 交点 不 符合 点 的 投影 规律 。 NS 

6) 两 直线 垂直 相交 T 

空间 两 直线 垂直 相交 ， 其 中 有 一 直线 平行 于 某 投影 面 时 ， 则 两 直线 在 所 平行 的 投影 面 
上 的 投影 反映 直角 ， 如 图 2. 40 所 示 。 





















图 2.40 垂直 相交 两 直线 的 投影 


证 明 : 因为 AB 1 ВС, AB | Bb. FI АВ ЕВС 和 Bb 决定 的 平面 Q 及 Q 面 上 
过 垂 足 刀 的 任何 一 直线 (BC1、BC2…)， 因 ABVal 故 al 也 必 垂 直 于 Q Ipha 0 的 任 一 
直线 ， 即 ab_| bc, 


2.2.3 平面 的 投影 























1. 平面 的 表示 法 
(1) 用 几何 元 素 表 示 平 面 (图 2. 41) 。 
(2) 用 迹 线 表 示 平 面 ( 图 2. 42). 
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ва 
(а) 不 在 同一 直线 上 的 三 点 (b) 一 直线 和 线 外 一 点 (с) 相交 两 直线 (d) 平行 两 直线 (е) 平面 图 形 


图 2.41 用 几何 元 素 表示 平面 


JN 





o ХХ Е 
717 #20 用 迹 线 表示 平面 О 
2. ALEP nta ООЛ 
D 投影 面 平行 面 一 x 
ЖЕ SRE. FTN, MEFA. 
ТЕЗЕКТЕР V MEET Н, W Wi. 如 图 2. 43 所 示 。 
水 平面 一 一 平行 于 H 面 而 垂直 于 V、W 面 ， 如 图 2. 44 所 示 。 
侧 平面 一 平行 于 W 面 而 垂直 于 媚 、V 面 ， 如 图 2. 45 所 示 。 
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а 
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b 
a 
اسا‎ с b a z 
ү: 
图 2.43 水 平面 图 2.44 正平 面 图 2.45 WFE 


投影 面 平行 面 特性 : 平面 在 所 平行 的 投影 面 上 的 投影 反映 实 形 ， 其 余 的 投影 都 是 平行 
于 投影 轴 的 直线 。 

2) 投影 面 垂直 面 

在 三 投影 面体 系 中 ， 垂 直 于 一 个 投影 面 ， 而 对 另外 两 投影 面 倾斜 的 平面 。 











正 重 面 一 一 垂直 V ШИЙ Н. "№, ПИ 2. 46 所 示 。 
АЕ ЕН H 面 而 倾斜 于 V、W 面 ， 如 图 2. 47 所 示 。 
侧 垂 面 一 一 垂直 W 面 而 倾斜 于 V、 互 面 ， 如 图 2. 48 所 示 。 


图 2.46 REH 图 2.47 ЕШШ 《图 2.48 ат 

投影 面 垂直 面 特性 : 平面 在 所 垂 

" 直 的 投影 上 的 投影 积聚 成 一 直线 ， 该 

、“ 吉 线 与 投影 轴 的 夹 角 ， 就 是 该 平面 对 

另外 两 个 投影 面 的 真实 倾角 ， 而 另 

两 个 投影 面 上 的 投影 是 该 平面 的 类 

似 形 。_ 
37 > 二 般 位 置 平面 (图 2. 49) 

,平面 对 三 个 投影 面 都 倾斜 。 
е 、 -平面 对 三 个 投影 面 的 相对 位 置 分 

ТЕТЯ 

(1) а WIN. EEE ПАНЕВ UR R— RR ВНЕ. 

(2) 平面 平行 于 投影 而 时 ， 它 在 该 投影 耐 上 的 投影 反映 实 形 一 一 实 

(3) 平面 倾斜 于 投影 面 时 ， 它 在 该 投影 而 上 的 投影 为 类 似 图 形 

3. 平面 上 的 直线 和 点 


1) 平面 上 的 直线 

(1) 直线 通过 平面 上 的 已 知 两 点 ， 则 该 直线 在 该 平面 上 。 

(2) 直线 通过 平面 上 的 一 已 知 点 ， 且 又 平行 于 平面 上 的 一 已 知 直 线 ， 则 该 直线 在 该 
面 上 。 

2) 平面 上 的 点 

点 在 平面 上 的 几何 条 件 是 : 如 果 点 在 平面 上 的 一 已 知 直线 上 ， 则 该 点 必 在 平面 上 ， 因 
此 在 平面 上 找 点 时 ， 必 须 先 要 在 平面 上 取 含 该 点 的 辅助 直线 ， 然 后 在 所 作 辅 助 直 线 上 
求 点 。 

3) 平面 上 的 投影 面 的 平行 线 

平面 上 的 投影 面 平 行 线 的 投影 ， 既 有 投影 面 平 行 线 具 有 的 特性 ， 又 要 满足 直线 在 平面 
上 的 几何 条 件 。 

例题 : 已 知 三 角形 ABC 的 两 面 投影 ， 在 三 角形 ABC 平面 上 取 一 点 K, ШК AEA 
点 之 下 15mm, 在 A 点 之 前 13mm, ВОК К 点 的 两 面 投影 如 图 2. 50 PIR. 
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图 2. 50 平面 上 取 点 ,AAA 


分 析 : 由 已 知 条 件 可 知 开 点 在 A 点 之 下 15mm, ВАМ 13mm, 可 以 利用 平面 上 
的 投影 而 平行 线 作 辅助 线 求 得 。 K 点 在 A 点 之 下 15mmi、 可 利用 平面 上 的 水 平 线 ， 开 点 在 
A 点 之 前 13mm， 可 利用 平面 上 的 正平 线 ， K 点 必 在 两 直线 的 交点 上 。 

作法 ， 从 a 向 下 量 取 15mm， 作 一 平行 秆 QX 辆 的 直线 ， 与 a'b' 交 于 m'， 与 a'c' 交 
Fn; @ 求 水 平 线 MN 的 水 平 投影 mw、n; ФМ a 向 前 量 取 13mm， 作 一 平行 于 OX 轴 的 
直线 ,与 ab 交 于 g， 与 ac Ж h, Шт E gh 的 交点 即 为 E; Фик, hRg’ h. Ши 

Ej mn KF Rk! . Еж. ` 

4. + Ей kita 


FETT IETF T NTT RAE 称 为 该 平面 的 最 大 斜 度 线 。 平 面 
上 垂直 于 水 平 线 的 直线 ， 称 为 平面 上 对 H 面 的 最 大 斜 度 线 ， 垂直 于 正平 线 的 直线 ， 称 为 
平面 上 对 V 面 的 最 大 斜 度 线 ; 重 直 于 便 天线 的 直线 ， 称 为 平面 上 对 W 面 的 最 大 斜 度 线 。 


224 平面 立体 投影 
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1. 棱柱 


棱柱 体 由 若干 个 棱 面 及 项 面 和 底面 组 成 ， 它 的 棱 线 相互 平行 。 顶 面 和 底面 为 正 多 边 形 
的 直 棱柱 ， 称 为 正 棱柱 。 常 见 的 棱柱 有 三 棱柱 、 四 棱柱 、 六 楼 柱 等 。 

1) 棱柱 的 三 视图 ， 以 五 棱柱 为 例 ( 图 2.51) 

五 棱柱 的 顶 面 和 底面 平行 于 H 面 ， 它 在 水 平面 上 的 投影 反映 实 形 且 重合 在 一 起 ， 而 
他 们 的 正面 投影 及 侧面 投影 分 别 积 聚 为 水 平方 向 的 直线 段 。 

五 棱柱 的 后 侧 楼 面 EE, Dı D 为 一 正平 面 ， 在 正平 面 上 投影 反映 其 实 形 ，EE, DD, 直 
线 在 正面 上 投影 不 可 见 ， 其 水 平 投影 及 侧面 投影 积聚 成 直线 段 。 

五 棱柱 的 另外 四 个 侧 棱 面 都 是 铅 垂 面 ， 其 水 平 投影 分 别 汇聚 成 直线 段 ， 而 正面 投影 及 
侧面 投影 均 为 比 实 形 小 的 类 似 体 。 

2) 棱柱 表面 上 取 点 

在 立体 表面 上 取 点 ， 就 是 根据 立体 表面 上 的 已 知 点 的 一 个 投影 求 出 它 的 另外 投影 。 由 
于 平面 立体 的 各 个 表面 均 为 平面 ， 所 以 其 原理 与 方法 与 在 平面 上 取 点 相同 ， 下 面 以 六 棱柱 
为 例 。 如 图 2. 52 中 为 正六 棱柱 的 三 面 投影 图 正六 棱柱 的 顶 面 和 底面 为 水 平面 ， 前 后 两 
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图 2.51 五 棱柱 三 视图 及 投影 O 


侧 楼 柱 面 为 正平 面 ， 其 他 四 个 侧 楼 面 均 为 铬 重 面 。 正 六 楼 柱 的 前 后 对 称 ， 左 右 也 对 称 。 若 
已 知 六 楼 柱 表面 M 点 的 正面 投影 m'， 六 楼 柱 底面 上 N 吉 的 水 平 投影 ， 求 两 点 其 余 投影 。 


سا 








w y | wem s (b) 作 图 求解 
图 2. 52 六 棱柱 表面 上 取 点 


求 M 点 投影 ， 如 图 2. 52 所 示 ， 首 先 确定 M 点 在 哪 一 个 棱 面 上 ， 由 于 M 点 可 见 ， 故 
M 点 属于 六 棱柱 左前 棱 面 ， 此 楼 面 为 铅 垂 面 ,水 平 投影 具有 积聚 性 ， 因 此 可 由 m 向 下 作 
辅助 线 直接 求 出 水 平 投影 тт 再 借助 投影 关系 求 出 侧面 投影 m". КОМ 点 投影 ,确定 入 点 
所 在 面 ， 水 平 投影 不 可 见 ， 可 知 N 点 位 于 下 端面 ， 此 面 是 水 平面 ， 在 正平 面 和 侧 平 面 上 
投影 具有 积聚 性 ， 所 以 可 直接 求 得 N 点 的 其 他 投影 。 

2. 棱锥 

棱锥 的 底面 为 多 边 形 ， 各 侧面 为 若 十 具有 公共 顶点 的 三 角形 。 从 棱锥 项 点 到 底面 的 距 
离 叫做 锥 高 。 当 棱锥 底面 为 正 多 边 形 ， 各 侧面 是 全 等 的 等 腰 三 角形 时 ， 称 为 正 棱锥 。 常 见 
的 棱锥 有 三 棱锥 、 四 棱锥 、 六 棱锥 。 

1) 棱锥 的 两 视图 及 其 投影 ， 以 三 棱锥 例 ( 图 2. 53) 

三 棱锥 的 底面 АВС 平行 于 平面 于 在 水 平 投影 上 反映 真实 形状 ; BCS 垂直 于 V її. 在 
正平 面 上 投影 为 一 条 直线 。 作 图 时 应 先 画 出 底面 和 ABC 的 三 面 投影 。 再 作出 锥 项 S 的 三 
面 投影 ， 然 后 连接 各 棱 线 ， 完 成 斜 三 棱柱 的 三 面 投影 图 。 校 线 可 见 性 则 需要 通过 具体 情况 
分 析 进 行 判断 。 
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图 2. 53 三 棱锥 两 视图 及 投影 Ø 


› 三 棱锥 表面 上 取 点 
кзы 棱锥 表面 上 两 点 M 和 N 的 正面 投影 ， к ү ишн. Жм 
水 平 投影 和 侧面 投影 ， 从 所 给 出 的 M 点 的 正面 投影 不 可 见 ， 可知 M 点 位 于 BCS TÎ E. 
BCS 面 为 侧 垂 面 ， 在 侧面 投影 上 具有 积聚 性 ， айбы 接 得 出 必 ， 利 用 投影 关系 可 求 
Вт. R N 点 的 水 平 投影 和 侧面 投影 ， PUNE YF SAC 面 上 ， 可 过 N 点 作 辅 助 直线 
SI, TIR SI 的 水 平 投影 和 正面 投影 SI 上 的 一 点 ， 可 使 用 求 直线 上 一 点 的 方 
法 求 得 N 点 水 平 投影 ， RS 面 投影 ， 如 图 2. 54 所 示 。 








А 





(а) 作 图 求解 (b) 已 知 
图 2.54 三 棱锥 表面 上 取 点 
































2.2.5 曲面 立体 的 投影 

面 立体 的 表面 是 由 一 母线 绕 定 轴 旋 转 而 成 的 ， 故 称 作曲 面 立体 ， 也 称 为 回转 体 。 常 
见 的 回转 体 有 圆柱 、 圆 锥 、 球 和 圆 环 等 。 

. 圆柱 

) 圆柱 面 的 形成 及 投影 


圆柱 面 可 看 作 一 条 直线 AB 围绕 与 它 平行 的 轴线 OO 回转 而 成 。OO 称 为 回转 轴 ， 直 
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# АВ 称 为 母线 ， 母 线 转 至 任 一 位 置 时 称 为 素 线 。 这 种 由 一 条 母线 绕 轴 回转 而 形成 的 表面 
称 为 回转 面 ， 由 回转 面 构成 的 立体 称 为 回转 体 。 圆 柱 体 的 上 下 底面 为 水 平面 ， 故 水 平 投影 
为 圆 ， 反 映 真实 图 形 ， 而 其 正 、 侧 面 投影 为 直线 。 圆 柱 面 水 平 投影 积聚 为 圆 ， 正 面 投影 和 
侧面 投影 为 矩形 ,矩形 的 上 、 下 两 边 分 别 为 圆柱 上 下 端面 的 积聚 性 投影 。 最 左 侧 素 线 АА, 
和 最 右 侧 素 线 BB. 的 正面 投影 线 分 别 为 a'al 和 4b'b;， 又 称 圆柱 面 对 V 面 的 投影 的 轮廓 线 。 
AA, 与 BB, 的 正面 投影 与 圆柱 线 的 正面 投影 重合 ， 画 图 时 不 需要 表示 。 最 前 素 线 CC, 和 
最 后 素 线 DD, 的 侧面 投影 线 分 别 为 dA 和 d'd! ,又 称 圆柱 面 对 W 面 的 投影 的 轮廓 线 。CC， 
与 DD, 的 正面 投影 与 圆柱 线 的 正面 投影 重合 ， 画 图 时 不 需要 表示 (图 2.55). 
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图 2,55\ 国 杜 三 视图 及 投影 
2) 圆柱 表面 上 取 点 VV AZ) 
已 知 圆柱 表面 上 的 一 点 天 在 正面 上 的 投影 为 尽 , 现 作 它 的 其 余 两 投影 。 
由 于 圆柱 面 上 的 水 平 投影 有 积聚 性 ， 因 此 点 .K 的 水 平 投影 应 在 圆周 上 ， 因 为 可 见 
所 以 点 KK 在 前 半 个 圆柱 上 ， 由 此 得 到 K 的 水 平 投影 人 ， 然 后 根据 六 、A 便 可 求 得 点 天 的 
ШИШЕ” ЧА К 在 右 半圆 柱 上 ， 必 不 看见， 应 加 括号 表示 不 可 见 性 (图 2. 56). 




















а — b а" po с" 
k (к) 
REER Y 最 前 素 线 














图 2.56 圆柱 表面 上 取 点 


2. 圆锥 
1) 圆锥 的 投影 (图 2. 57) 
圆锥 的 水 平 投影 为 一 个 圆 ， 这 个 圆 既 是 圆锥 平行 于 H 面 的 底 圆 的 实 形 ， 又 是 圆锥 面 
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的 水 平 投影 ;圆锥 面 的 正面 投影 与 侧面 投影 都 是 等 腰 三 角形 ， 三 角形 的 底 边 为 圆锥 底 圆 平 
面 有 积聚 性 的 投影 如 图 2. 57 所 示 。 正 面 投影 中 三 角形 的 左右 两 腰 sa' 和 s'b' 分 别 为 圆锥 面 
上 最 左 素 线 SA MEHKA SB 的 正面 投影 。 又 称 为 圆锥 面 对 V 面 投影 的 轮廓 线 ，SA 和 
SB 的 侧面 投影 与 圆锥 轴线 的 侧面 投影 重合 ， 画图 时 不 需要 表示 。 侧 面 投影 中 三 角形 的 前 
后 两 采 Wo 和 sd" 分 别 为 圆锥 面 上 最 前 素 线 SC 和 最 后 素 线 SD 的 侧面 投影 ， 又 称 为 圆锥 面 
对 W 面 投影 的 轮廓 线 ，SC 和 SD 的 正面 投影 与 圆锥 轴线 的 正面 投影 重合 ， 画 图 时 不 需要 
表示 。 作 图 时 应 首先 用 点 画 线 画 出 轴线 的 各 个 投影 及 圆 的 对 称 中 心 线 ， 然 后 画 出 水 平 投影 
上 反映 圆锥 底面 的 圆 ， 完 成 圆锥 的 其 他 投影 ， 最 后 加 深 可 见 线 。 
























































最 前 素 线 


侧面 投影 


”图 2.57 mese ж, 


2) 圆锥 表面 上 的 点 = š 
由 于 圆锥 的 三 个 投影 都 没有 积聚 性 ， 因此 ， НИНЕ ЕЕ ОНИ 
SEU SM ИИ Ву ИНЕТ ЇН. 作 辅 助 线 的 方法 有 两 种 如 图 5. 58 所 示 。 














(а) 素 线 法 (b) 纬 圆 法 


图 2.58 圆锥 表面 找 点 的 方法 


(1) 素 线 法 。 过 锥 顶 作 辅 助 素 线 。 已 知 圆锥 面 上 的 一 点 К 的 正面 投影 ， 求 作 它 的 水 
PR k 和 侧面 投影 儿 。 解 题 步骤 如 下 。 
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O 在 圆锥 面 上 过 点 К 及 锥 顶 S 作 辅 助 素 线 SA， 即 过 点 K 的 已 知 投影 k' 作 ; 
出 其 水 平 投影 sa。 
O 按 “ 宽 相等 关系 求 出 侧面 投影 ма". 
© 判断 可 见 性 : 根据 六 点 在 直线 SA 上 的 位 置 求 出 & ЖА’, KE 
E. FD RIN. 
(2) 纬 圆 法 。 用 垂直 于 回转 体 轴线 的 截 平面 截 切 回 转 体 ， 其 交 线 一 定 是 圆 ， 
”， 通 过 纬 圆 求解 点 位 置 的 方法 称 为 纬 圆 法 。 









































' 心 ， 并 求 





左 半圆 锥 





o “i 


已 知 圆锥 面 上 的 一 点 К 的 正面 投影 ， 求 解 其 他 两 个 方向 的 投影 。 解 题 步骤 如 下 。 








O 在 圆锥 面 上 过 K 点 作 水 平 纬 圆 ， 其 水 平 投影 反映 真实 形状 ， 过 叉 作 纬 圆 
影 1'2'， 即 过 k' 作 轴线 的 重 线 1'2'。 

















© 由 和 卡通 过 投影 关系 求 得 &"。 
3. 球 
1) 球 的 投影 











的 正面 投 


© 以 1 2 为 直径 ， 以 * 为 圆心 画 圆 ， 求 得 纬 圆 的 水 平 投影 12; w k 必 在 此 圆周 12 Б. 


球 的 三 面 投影 均 为 大 小 相等 的 圆 ， 其 直径 等 于 于 的 直径 ， ат ета 


转向 线 的 投影 。 正 面 投影 a' 是 球面 平行 于 VW 面 的 最 大 圆 A 的 投影 (区 分 前 、 
外 形 轮廓 线 )， 水 平 投影 b 是 球面 平行 于 五 面 的 最 大 贺 B 的 投影 (区 分 上 、 
外 形 轮廓 线 )， 侧 面 投影 "是 球面 平行 于 W 面 的 最 大 圆 C 的 投影 (区 分 左 、 








外 形 轮廓 线 ) 。 作 图 时 首先 用 点 出线 画册 各 投影 的 对 称 中 心 线 、 然后 面 出 与 球 等 直径 





如 图 2. 59 所 示 。 










/V 面 的 轮廓 面 4 


/AH 面 的 轮廓 面 有 


Р 2.59 球 的 投影 


2) 球面 上 取 点 

由 于 圆 的 三 个 投影 都 无 积聚 性 ， 所 以 在 球面 上 取 点 、 线 ， 除 特殊 点 可 直接 求 
余 均 需 用 辅助 圆 画 法 ， 并 注 明 可 见 性 。 

已 知 圆 球 和 球面 上 一 点 М 的 水 平 投影 mw, 求 点 M 的 其 余 两 个 投影 面 投影 ， 
如 图 2. 60 所 示 。 
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Гао C 


出 外 ,其 


作 图 方法 




















ея (b) 作 图 求解 ” 
(а) ERI (b) f жи N 
图 2.60 球面 上 取 点 < X 


HU m 可 确定 点 M 在 上 半球 面 的 左前 部 ， 过 M 点 作 . СФЕРУ ш. m ЖЕ 
在 该 圆周 上 , 求 得 m'， 由 点 M 在 前 半球 上 ,可知 允 ' 可 网 - 
由 mr 及 mw 根据 三 面 点 投影 关系 求 得 mn” HM 在 左 半球 上 可 知 m" 可 见 。 


2.2.6 与 平面 立体 相交 KS 


平面 立体 被 单个 或 多 个 平面 切割 记 есчо нне, 又 具有 截 平面 的 平 
面 特征 。 因 此 在 看 图 或 画图 时 ， 二 般 应 先 从 反映 平面 立体 特 F 视 图 的 多 边 形 线 框 出 发 ， 想 
象 出 ;完整 的 平面 立体 形状 并 面 出 其 投影， 然后 再 根据 哉 平面 的 空间 位 置 ， 想象 出 截 平面 的 
形状 并 面 出 投影 。 平面 立体 上 切口 的 而 法 ， AH Yatapi ° “类 似 形 ” 这 一 投影 特性 来 
作 图 。 x 

例题 ; азии, аши 棱锥， же ЖОПА 会 制 。 具 体 步骤 如 下 (图 2. 61), 

































































(а) EA (b) 作 图 求解 
图 2.61 平面 与 平面 立体 相交 


(D 设 P.8 与 Wa、s'b'、s'c' 的 交点 1 、2'、3' 为 截 平面 与 各 楼 线 的 交点 T、 了 上、 夺 的 
正面 投影 。 
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(2) 根据 线 上 取 点 的 方法 , RH 1. 2, ЗИ, 2”. 3". 

(3) 连接 各 点 的 同 面 投影 即 为 截 交 线 的 三 个 投影 。 

(4) 补 全 棱 线 的 投影 ， 加 深 视图 。 

不 难看 出 ， 截 平面 与 三 棱锥 的 三 个 棱 边 均 有 一 个 交点 ， 截 交 线 是 一 个 三 角形 ， 找 出 三 
个 点 在 各 投影 中 的 位 置 就 可 以 绘制 出 截面 投影 。 
2.2.7 平面 与 回转 体 相交 

曲面 立体 的 截 交 线 ,一般 情况 下 是 一 条 封闭 的 平面 曲线 。 作 图 时 ， 须 先 求 出 若干 个 共 
有 点 的 投影 ， 然 后 用 曲线 将 它们 依次 光滑 地 连接 起 来 ， 即 为 截 交 线 的 投影 。 截 交 线 的 形状 
由 回转 体 表面 的 性 质 和 截 平面 对 回转 体 的 相对 位 置 而 决定 的 。 

1. 平面 与 圆柱 体 相交 (图 2. 62) 


平面 与 圆柱 体 相 交 ， 可 根据 截 平面 与 圆柱 体 轴线 的 相对 位 置 不 同 ， 截 交 线 的 形状 有 三 
种 情况 。 







































































平行 于 轴线 垂直 于 轴线 倾斜 于 轴线 
矩形 
F 








图 2.62 平面 与 圆柱 相交 


例题 : 圆柱 被 一 正 垂 面 所 截 ， 已 知 主 视图 和 俯视 图 ， 求 左 视图 。 

分 析 : 圆柱 体 被 正 垂 面 截 切 ， 截 交 线 的 是 一 椭圆 。 此 截 交 线 椭圆 的 V 投影 积聚 为 一 直 
2, H 面 投影 积聚 在 圆周 上 ，W 面 的 投影 是 椭圆 需要 求 出 ， 如 图 2. 63 PR. 

ЧЕН. 先 画 出 完整 的 圆柱 体 的 左 视图 ， 再 求 截 交 线 的 侧面 投影 ， 步 又 如 下 

(1) 求 特殊 点 。 特 殊 点 主要 是 转向 轮廓 线 上 的 共有 点 ， 截 交 线 上 最 高 、 最 低 、 最 前 、 
最 后 、 最 左 、 最 右 点 以 及 能 决定 截 交 线形 状 特性 的 点 ， 如 椭圆 长 短 轴 端点 等 。 

(2) т, ПАН, Ш, М 为 椭圆 的 长 轴 , 点 工 和 点 下 分 别 位 于 圆柱 的 最 左 、 
最 右 素 线 上 ， 工 为 最 低 点 ， 开 为 最 高 点 。 点 正和 分 别 位 于 圆柱 的 最 前 和 最 后 素 线 上 。 它 
们 的 正面 投影 1 、2'、3'、4' 和 水 平 投影 1、2、3、4 可 直接 标 出 来 。 由 两 投影 可 求 出 侧面 
投影 ] 2”. 3". 4”, 

42 

— 



















































































(a) EE sQ 
图 2.63 平面 与 圆柱 相 
(3) 求 一 般 点 。 为 使 作 图 准确 ， жин атп 点 。 在 特殊 点 之 间 再 找 几 个 一 般 
д, шу, М, M. №, > 、8' 和 水 平 投影 5、6、7、8， 即 
可 求 出 侧面 投影 5"、6”、7”、8”。 
CD 判断 可 见 性 、 连 线 ， 用 滑 连 接 各 点 的 侧面 投影 ， 即 得 蕉 交 线 的 侧面 
投影 。 x, 
(5) кинетик ЕУ 4 и: сны. 
2. жаздай Sa 
нши икн тани ш ж, 与 圆锥 相交 的 截 交 线 有 五 种 情况 见 
№2-3. у! А 
/ 表 2-3 平面 与 圆锥 相交 截 交 线 的 五 种 情况 
位 置 垂直 于 轴线 倾斜 于 轴线 平行 于 轴线 | 平行 于 一 条 素 线 过 锥 项 
形状 圆 椭圆 双 曲 线 和 直线 段 | 抛物 线 和 直线 段 两 相交 直线 














立体 图 








投影 图 


ААА A 





























例题 : 已 知 被 正 垂 面 截 切 掉 左 上 方 一 块 的 圆 ， 根 据 图 中 已 经 完成 的 水 平 投影 画 出 侧面 

Ж? o 

分 析 : 正 垂 截 平面 与 圆锥 的 轴线 倾斜 ， 且 截 平面 与 圆锥 轴线 的 夹 角 大 于 圆锥 的 锥 顶 半 
角 ， 所 以 截 交 线 是 一 个 椭圆 ， 且 截 交 线 椭圆 的 正面 投影 重合 在 正 垂 截 平面 的 积聚 性 投影 直 
线 上 。 即 截 交 线 的 正面 投影 已 知 ， 截 交 线 的 水 平 投影 和 侧面 投影 均 为 椭圆 ， 但 不 反映 实 
形 。 可 应 用 在 圆锥 表面 上 取 点 的 方法 ， 求 出 椭圆 上 诸 点 的 水 平 投影 和 侧面 投影 ， 然 后 将 它 
们 依次 光滑 连接 ， 如 图 2. 64 所 示 。 










































































(a) 已 知 КА P (b) 作 图 求解 
BD БН | 


作 图 步 又: کس‎ GAL 

CD 求 特殊 点 。 由 正面 投影 可 知 ，1'、2! 分 别 是 稚 交 线 上 的 最 底 (最 左 )、 最 高 (最 三) 
点 工 、 开 的 正面 投 县 ;它们 也 是 圆锥 面 最 凑 , EE KREA E RE2 E G K 
点 ; 取 12' 的 让 点 ,| ВИ Па ИНЫЕ, 的 重合 的 正面 投影 3 Ca; 5'(6 MM 





是 截 交 线 上 在 圆锥 最 前 、 最 后 素 线 上 的 点 V 、W 的 正面 投影 。 根 据 圆锥 面 上 取 点 的 方法 ， 
可 分 别 求 出 这 6 个 特殊 点 的 水 平 投影 和 侧面 投影 。 

(2) 求 一 般 点 。 为 了 准确 地 画 出 截 交 线 的 投影 ， 可 求 作 一 般 点 四、 如 ， 它 们 的 正面 投 
影 重 合 ， 再 根据 辅助 纬 圆 法 求 出 它们 的 水 平 投影 和 侧面 投影 。 

СЗ) 判别 可 见 性 并 连 线 。 圆 锥 的 上 面部 分 被 截 切 掉 ， 截 平面 左 低 右 高 ， 截 交 线 的 水 平 
投影 和 侧面 投影 均 可 见 ， 用 粗 实 线 依次 光滑 地 连接 各 点 的 同 面 投影 即 可 。 

(4) 分 析 圆锥 的 外 形 轮廓 线 。 圆 锥 最 前 、 最 后 两 根 素 线 的 上 部 均 被 截 切 掉 了 ， 其 侧面 
投影 应 画 到 截 切 点 5"、6" 为 止 。 圆 锥 的 底面 圆 没有 被 截 切 ， 其 侧面 投影 是 完整 的 ， 用 粗 实 
线 画 出 。 


2.2.8 组 合体 投影 





















































1. 组 合体 投影 图 的 绘制 

组 合体 是 由 若干 个 基本 几何 体 组 合 而 成 的 。 常 见 的 基本 几何 体 是 棱柱 、 棱 锥 、 圆 柱 、 
圆锥 、 球 等 。 

表达 组 合体 一 般 情 况 下 是 画 三 投影 图 。 从 投影 的 角度 讲 ， 三 投影 图 已 能 唯一 地 确定 
形体 。 当 形体 比较 简单 时 ， 只 画 三 投影 图 中 的 两 个 就 够 了 ; 个 别 情况 与 尺寸 相配 合 ， 仅 
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画 一 个 投影 图 也 能 表达 形体 。 当 形体 比较 复杂 或 形状 特殊 时 ， 画 投影 图 难于 把 形体 表达 
清楚 ， 可 选用 其 他 的 投影 图 来 表达 形体 。 这 里 主要 是 指 三 投影 图 ， 它 是 表达 组 合体 的 
基础 。 

2. 组 合体 的 分 类 

组 合体 的 组 合 方式 可 以 是 备 加 、 相 贯 、 相 切 、 切 割 等 多 种 形式 。 

D 琶 加 式 。 把 组 合体 看 成 由 若干 个 基本 形体 又 加 而 成 ， 如 图 2. 65Ca) 所 示 。 

(2) 切割 式 。 组 合体 是 由 一 个 大 的 基本 形体 经 过 若干 次 切割 而 成 ， 如 图 2. 65(b) 所 示 。 
(3) 混合 式 : 把 组 合体 看 成 既 有 对 加 又 有 切割 所 组 成 ， 如 图 2. 65(c) 所 示 。 











=== +S. ` 切割 大 形体 С 
о Š ЕЛП 














(0) 混合 式 组 合体 


图 2.65 组 合体 组 合 方式 


3. 组 合体 的 表面 连接 关系 及 相互 之 间 位 置 关系 

所 谓 连 接 关 系 ， 就 是 指 基 本 形体 组 合成 组 合体 时 ， 各 基本 形体 表面 间 真 实 的 相互 关 
系 。 组 合体 的 表面 连接 关系 主要 有 : 两 表面 相互 平 齐 、 相 切 、 相 交 和 不 平 齐 ， 如 图 2. 66 
所 示 。 























两 面 平 齐 平 齐 处 不 画 线 


正 投影 图 


(a) 表面 平 齐 





相 切 处 不 画 线 






两 面相 切 
1 


正 投影 图 
ozm 





REK 相交 处 要 画 线 


EEA 
O 表面 相安 X 一 


不 平 齐 处 要 画 线 


ИД 9 о 
< 正 投影 图 


(d) 表面 不 平 齐 


图 2.66 组 合体 形体 表面 的 几 种 连接 关系 


组 合体 是 由 基本 形体 组 合 而 成 的 ， 所 以 基本 形体 之 问 除 表面 连接 关系 以 外 ， 还 有 相互 
之 间 的 位 置 关系 。 如 图 2. 67 所 示 又 加 式 组 合体 组 合 过 程 中 的 几 种 位 置 关 系 。 
4. 组 合体 投影 绘图 


1) 投影 





图 的 确定 


(1) 确定 形体 的 放置 位 置 和 正面 投影 方向 。 投 影 图 随 形体 放置 和 正面 投影 方向 的 不 同 
而 改变 。 一 般 形 体 应 按 自然 位 置 放置 ， 与 正面 投影 方向 的 确定 相 结合 ， 一 旦 正面 投影 方向 
确定 了 ， 其 他 投影 图 的 方向 也 就 相应 的 确定 了 。 其 原则 是 使 形体 各 组 成 部 分 的 实 形 及 相互 
间 关 系 的 特征 尽量 多 的 在 正面 投影 图 中 显现 出 来 ; 并 尽量 减少 各 投影 图 中 的 虚线 ; 同时 考 
虑 到 合理 利用 图 纸 。 以 图 2. 68(a) 所 示 挡 土 墙 为 例 ， 四 个 方向 都 可 以 作为 正面 投影 方向 ， 
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a LL 图 ду 正 投影 图 


(a) 1 号 形体 在 2 号 形体 的 上 方 中 部 (b) 1 号 形体 在 2 号 形体 的 左右 上 方 





O төй от 
图 2.67、 、 组 合体 形体 的 位 置 关系 


但 比较 起 来 V 向 反应 形体 的 特征 жни = 向 更 充分 一 些 、 它 既 能 反映 支 板 和 底板 的 形状 
特征 ， 又 能 表达 出 立 墙 和 底板 之 间 的 相对 位 置 ， 因此 选 六 向 正面 投影 方向 较 好 。 
(2) 确定 投影 图 数量 * 原则 是 : 在 把 形体 表达 是 够 充分 的 前 提 下 ， 尽量 减少 投影 图 ， 


能 用 两 个 投影 图 的 就 不 用 三 个 投影 图。 о 
2) 绘制 投影 图 的 步 双 
为 能 准确 Ж. WILT MALEN ИННЫ. 一般 应 接 如 下 步骤 进行 


(1) 进行 形体 分 析 。 ee A, 他 们 之 间 
的 相对 位 置 及 其 形状 特征 如 何 。 

(2) 进行 投影 分 析 ， 确 定投 影 方案 。 

(3) 根据 物体 的 大 小 和 复杂 程度 ， 确 定 图 样 的 比例 和 图 纸 的 幅面 ， 并 用 中 心 线 、 对 称 
线 或 基线 ， 定 出 各 投影 在 图 纸 上 的 位 置 。 

(4) 逐个 画 出 各 组 成 部 分 的 投影 。 对 每 个 组 成 部 分 ， 应 先 画 反映 形状 特征 的 投影 
(如 圆柱 、 圆 锥 反映 圆 的 投影 )， 再 画 其 他 投影 。 画 图 时 ， 要 特别 注意 各 部 分 的 组 合 
关系 。 

(5) 检查 所 画 的 投影 图 是 否 正 确 。 各 投影 之 间 是 否 符合 “长 对 正 ， 高 平 齐 ， 宽 相等 ” 
的 投影 规律 ;组 合体 的 投影 图 是 否 有 多 线 或 漏 线 现象 ， 截 交 线 、 相 贯 线 的 求法 是 否 正 
确 等 。 

(6) 按 规定 线性 加 深 。 

例题 : 画 出 图 2. 68(a) 所 示 挡 土 墙 的 三 面 投影 图 。 

分 析 : 该 挡 土 墙 由 长 方 体 底板 、 竖 放 长 方 体 板 和 竖 放 三 棱柱 三 部 分 县 加 而 成 

2.68(b)]。 

作 图 : 















































m 
R 























47 


立 墙 





ТЕРЕ 
底板 
"位 个 四 楼 往 
AN 
(a) 已 知 条 件 Я ^ 


图 2.68 挡 土 墙 的 立体 图 


(1) 确定 投影 方案 。 以 V 向 作为 正面 投影 方向 [图 .68(a)]， 这样 可 明显 地 反映 各 部 
分 的 组 合 关系 ， 各 投影 均 无 虚线 ， 图 纸 利 用 也 较 合 理 : 

(2) 逐个 画 出 三 部 分 的 三 面 投影 [图 2269(a). (b)、(c)]。 画 竖 放 三 棱柱 时 ， 应 先 画 
反映 形状 特征 的 正面 投影 。 











(a) 画 底板 投影 (b) 画 立 墙 投影 


АШ ДП 


(с) 画 支 板 投影 (d) 加 深 图 线 
2.69” 挡 土 墙 的 三 面 投影 图 的 画 法 
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(3) 检查 投影 图 是 否 正 确 。 

(4) 加 深 。 因 该 投影 图 均 为 可 见 轮 廓 线 ， 应 全 部 用 粗 实 线 加深 [图 2. 69(d)] 。 

3) 绘图 的 注意 事项 

(1) 在 三 面 正 投影 图 中 ， 三 个 面 上 的 投影 图 共同 反映 同一 个 形体 ， 所 以 它们 必然 符合 
“长 对 正 、 高 平 齐 、 宽 相等 ”的 关系 。 

(2) 因为 形体 是 三 维 空间 的 立体 ， 投影 图 是 二 维 平面 的 图 形 ， 所 以 在 投影 图 中 必 
然 有 : 

(D 正 立 面 图 反映 形体 的 上 下 左右 关系 和 正面 形状 ， 不 反映 形体 的 前 后 关系 。 

O 水 平面 图 反映 形体 的 前 后 左右 关系 和 项 面 形状 ,不 反映 形体 的 上 下 关系 。 

© 侧 立 面 图 反映 形体 的 上 下 前 后 关系 和 左面 形状 ， 不 反映 形体 的 左右 关系 。 

5. 组 合体 的 尺寸 标注 KA 

形体 的 形状 用 投影 图 表示 ， 而 形体 的 大 小 则 用 尺寸 确定 ; 两 者 缺 一 不 可 如 图 2. 70 和 
图 2. 71 所 示 。 大 家 都 知道 是 挡 士 墙 的 投影 ， 但 是 不 清楚 这 挡 土 墙 多 大 。 因 此 ， 必 须 正确 
的 标注 尺寸 。 ‚КГ 







































































图 2.71 曲面 立体 的 定型 尺寸 





1) 尺寸 标注 的 基本 原则 

组 合体 尺寸 标注 总 的 基本 原则 是 : 尺寸 标注 应 完整 、 清 晰 、 合 理 ， 并 符合 国家 标准 中 
关于 尺寸 注 法 的 有 关 规 定 。 

2) 尺寸 的 种 类 

为 做 到 尺寸 标注 完整 ， 可 按 形 体 分 析 的 方法 ， 把 组 合体 尺寸 分 为 3 类 ， 即 定形 尺寸 、 
定位 尺寸 和 总 体 尺 寸 。 

С) 定形 尺寸 。 用 于 确定 组 合体 中 各 基本 体 自身 大 小 的 尺寸 。 

(2) 定位 尺寸 。 用 于 确定 组 合体 中 各 基本 形体 之 间 相 互 位 置 的 尺寸 ， 如 图 2. 72 MIR. 

(3) 总 体 尺寸 。 确 定 组 合体 总 长 、 总 宽 、 总 高 的 外 包 尺 寸 ， 如 图 2. 72 PR. 

















图 2.72 组 合体 的 尺寸 标注 


۳ 


组 合体 尺寸 标注 ， 可 以 分 外 部 尺寸 标注 和 内 部 尺寸 标注 。 外 部 尺寸 可 以 是 一 道 或 者 两 道 、 三 道 尺寸 ， 
尺寸 由 内 向 外 是 先 小 后 大 ， 内 部 尺寸 一 般 是 一 道 尺 寸 。 


在 组 合体 尺寸 的 标注 中 应 做 到 : 

С 组 合体 尺寸 标注 前 需 进行 形体 分 析 ， 弄 清 反 映 在 投影 图 上 的 有 哪些 基本 形体 ， 然 
后 注意 这 些 基本 形体 的 尺寸 标注 要 求 ， 做 到 简洁 合理 。 

(2) 各 基本 形体 之 间 的 定位 尺寸 一 定 要 先 选 好 定位 基准 ， 再 行 标注 ， 做 到 心中 有 数 不 














遗漏 。 
(3) 由 于 组 合体 形状 变化 多 ， 定形、 定位 和 总 体 尺寸 有 时 可 以 相互 兼 代 。 
(4) 组 合体 各 项 尺寸 一 般 只 标注 一 次 。 

3) 尺寸 的 布置 原则 

确定 了 应 标注 哪些 尺寸 后 ， 还 应 考虑 尺寸 如 何 配置 ， 才 能 达到 明显 、 清 晰 、 整 齐 等 要 
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求 。 除 遵照 “国标 ”的 有 关 规 定 外 ， 还 要 注意 如 下 几 点 。 

D 尺寸 应 尽量 注 在 最 能 反映 形体 特征 的 图 上 ， 尽 量 避 免 在 虚线 上 标注 尺寸 。 

(2) 表示 同一 部 位 的 尺寸 应 尽量 集中 标注 。 

(3) 尺寸 尽 可 能 注 在 图 形 之 外 ,但 为 了 避免 尺寸 界线 过 长 或 与 过 多 的 图 线 相交 ， 在 不 
影响 图 形 清晰 的 情况 下 ， 也 可 以 注 在 图 形 内 部 。 

(4) 与 两 个 投影 图 相关 的 共有 尺寸 ， 应 尽量 标注 在 两 个 图 形 之 间 。 

(5) 尺寸 要 布置 恰当 ， 排 列 整齐 。 在 标注 同一 方向 的 几 排 直线 尺寸 时 ， 要 做 到 间隔 均 
匀 ， 由 小 到 大 向 外 排列 ， 以 兔 尺 寸 线 与 尺寸 界线 相交 。 

(6) 标注 定位 尺寸 时 ， 应 该 在 长 、 宽 、 高 三 个 方向 分 别 选 定 尺寸 基准 。 通 常 以 组 合体 
底面 、 大 端面 、 对 称 面 、 回 转 体 轴线 等 作为 尺寸 基准 。 

6. 组 合体 投影 图 的 识 读 x 

读 图 就 是 根据 物体 的 投影 图 ， 通 过 分 析 ， 想象 出 物体 的 裤 间 形状 。 读 图 和 画图 是 紧密 
联系 在 一 起 的 ， 不 会 读 图 也 就 不 了 图 ， 读 图 是 项 >< _ 

1 ) 读 图 应 具备 的 基本 知识 N 

а) 熟练 运用 “三 等 ”关系 。 在 投影 图 中 . ЖИШШ = :个 投影 图 不 论 是 整体 还 是 局 部 者 
具有 “长 对 正 、 高 平 齐 、 宽 相等 ”的 三 等 关系 用 好 这 三 等 关系 是 读 图 的 关键 。 

D 灵活 运用 方位 关系 。 ЗАРИ. 左右、 上 下 六 个 方向 在 投影 图 中 的 相对 位 置 ， 
可 以 帮助 我 们 理解 组 合体 中 的 基本 形体 在 组 合体 中 的 部 位 例如 平面 图 只 反映 形体 前 后 、 
左右 的 关系 和 形体 项 面 的 形状 不 反映 上 下 关系 ; 正 立 面 图 只 反映 形体 上 下 、 左 右 的 关系 
和 形体 正面 的 形状 ， 不 反映 前 后 i 的 关系 EMTS 4 反映 形体 前 后 、 上 下 关系 和 形体 左 
侧面 的 形状 ， 不 反映 左右 关系 。 

(3) 基本 形体 的 投影 特征 。 АННЕ, 这 是 阅读 组 合体 投影 图 必 不 可 
少 的 基本 知识 v 例如 三 棱柱 、 四 棱柱、 四 禄 从 等 的 投影 特征 和 圆柱 、 圆 台 的 投影 特征 。 掌 
握 了 这 些 基本 形体 的 投影 特征 ,便于 利用 形体 分 析 法 来 阅读 组 合体 的 投影 图 。 

(4) 各 种 位 置 直 线 、 平 面 的 投影 特征 。 各 种 位 置 直线 包括 一 般 线 和 特殊 位 置 线 ， 特 殊 
位 置 线 包括 投影 面 的 平行 线 和 投影 面 的 垂直 线 。 各 种 位 置 平面 包括 一 般 面 和 特殊 位 置 平 
面 ， 特 殊 位 置 平面 又 包括 投影 面 的 平行 面 和 投影 面 的 垂直 面 。 掌 握 各 种 位 置 直线 和 各 种 位 
置 直线 的 投影 ， 以 便于 用 线 面 分 析 法 来 阅读 组 合体 的 投影 图 。 

(5) 线条 、 线 框 的 含义 。 投影 图 中 线条 的 含义 不 仅仅 是 形体 上 楼 线 的 投影 ， 投 影 图 中 
线 框 的 含义 也 不 仅仅 是 表示 一 个 平面 的 投影 。 

线条 的 含义 可 能 是 下 面 三 种 情况 之 一 : 

Ф 表示 形体 上 两 个 面 的 交 线 (楼 线 ) 的 投影 。 

@ 表示 形体 上 平面 的 积聚 投影 。 

@ 表示 曲面 体 的 转向 轮廓 线 的 投影 。 

分 析 线条 含义 的 目的 在 于 明确 投影 图 中 的 线条 是 形体 上 的 棱 线 、 轮 廓 线 的 投影 还 是 平 
面 的 积聚 投影 。 

线 框 的 含义 可 能 是 下 面 三 种 情况 之 一 : 

O 一 个 封闭 的 线 框 表示 一 个 面 ， 包 括 平面 和 曲面 。 

O 一 个 封闭 的 线 框 表示 两 个 或 两 个 以 上 的 重 影 。 
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O 一 个 封闭 线 框 还 可 以 表示 一 个 通 孔 的 投影 。 

相 邻 两 个 线 框 则 表示 两 个 面相 交 ， 或 表示 两 个 面 互相 错开 。 

分 析 线 框 含义 的 目的 在 于 明确 投影 图 中 的 线 框 是 代表 一 个 面 的 投影 还 是 两 个 或 两 个 以 
上 面 的 投影 重合 及 通 孔 的 投影 ， 以 及 线 框 所 代表 的 面 在 组 合体 上 的 相对 位 置 。 

(6) 尺寸 标注 。 根 据 三 等 关系 ， 从 相同 的 尺寸 和 相对 应 的 位 置 ， 可 以 帮助 我 们 理解 图 
意 ， 明 确 各 基本 形体 在 组 合体 中 的 相对 位 置 。 

2) 读 图 的 方法 

读 图 的 基本 方法 ， 可 概括 为 形体 分 析 法 、 线 面 分 析 法 和 画 轴 测 图 等 方法 。 

(1) 形体 分 析 法 。 就 是 在 组 合体 投影 图 上 分 析 其 组 合 方式 、 组 合体 中 各 基本 体 的 投影 
特性 、 表 面 连接 以 及 相互 位 置 关 系 ， 然 后 综合 起 来 想象 组 合体 空间 形状 的 分 析 方 法 如 
图 2.73 所 示 。 VA 



































к» ШОТ 
”图 2.73 形体 分 析 法 二 “ 

(2) 线 面 分 析 法 。 它 是 由 直线 、 平 面 的 投影 特性 人 \ 分析 投 影 图 中 某 条 线 或 某 个 线 框 的 
空间 意义 ， 从 而 想象 其 空间 形状 ， 最 后 联想 出 组 合体 整体 形状 的 分 析 方 法 如 图 2.74 所 示 。 





(a) 三 面 投 影 图 (b) 线 面 分 析 想 整体 


2.74 REDE 


(3) 画 轴 测 图 法 。 是 利用 画 出 正 投影 图 的 轴 测 图 ， 来 想象 和 确定 组 合体 的 空间 形状 的 
方法 。 实 践 证 明 ， 此 法 是 初学 者 容易 掌握 的 辅助 识 图 方法 ， 同 时 也 是 一 种 常用 的 图 示 
形式 。 

3) 读 图 的 步骤 

总 的 读 图 步骤 可 归纳 为 “四 先 四 后 ”。 即 先 粗 看 后 细 看 ， 先 用 形体 分 析 法 后 用 线 面 分 
析 法 ， 先 外 部 ( 实 线 ) 后 内 部 (虚线 )， 先 整体 后 局 部 。 
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例题 : 如 图 2. 75(a) 所 示 ， 已 知 形体 的 正面 投影 和 侧面 投影 ， 求 水 平 投影 。 

分 析 : 根据 形体 的 正面 投影 和 侧面 投影 ， 可 以 想象 出 形体 的 大 致 形状 ， 如 图 2. 75(b) 
所 示 ， 该 形体 为 一 个 棱柱 被 切 去 一 个 长 方 体 止 槽 和 一 个 半圆 柱 目 覃 而 成 ， 画 该 形体 的 水 平 
影 时 ， 可 以 先 画 出 原先 棱柱 的 水 平 投影 ， 然 后 标注 出 两 个 凹 槽 部 分 ， 尤 其 要 注意 底面 半 
ИЙКЕШЕ ЕР H 面 投影 不 可 见 ， 需 用 虚线 画 出 。 




































(a) 已 知 条 件 








(c) 补 绘 投影 图 


图 2.75 hè HERK 


2.3 НИНЫ 


Жн 


(1) 剖面 图 和 断面 图 相同 点 和 不 同 点 在 哪里 ? 
(2) W 向 或 者 V 向 剖面 图 和 组 合体 W ШУ, REW 面 投影 有 何 区 别 ? 


2.3.1 剖 视 的 方法 


1. 剖 视 图 的 概念 

在 画 形体 投影 图 时 ,形体 上 不 可 见 的 轮廓 线 在 投影 图 上 需 用 虚线 画 出 。 假 想 地 将 形体 
剖 开 ,让 它 的 内 部 构造 显露 出 来 ,使 形体 的 不 可 见 部 分 变 为 可 见 部 分 ， 从 而 可 用 实 线 表示 
其 形状 。 如 图 2. 76 所 示 ， 双 杯 基础 的 三 面 投影 图 假想 用 两 个 平面 P 和 Q 将 基础 剖 开 ,如 
图 2.77 和 图 2.78 所 示 。 
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XA 
B УВВ РАН TEER ЯСНА (b) 基础 的 向 剖面 图 


^_^ М 平面 下 将 基础 齐 开 剖面 图 





(а) 假想 用 剖 切 平面 Q 将 基础 剖 开 并 向 不 面 进行 投影 (b) 基础 的 向 剖面 图 
图 2.78 FE О 将 基础 剖 开 剖面 图 


) 画 法 
确定 剖 切 平面 的 位 置 和 数量 ， 画 剖面 图 时 ， 应 选择 适当 的 剖 切 平面 位 置 ， 使 前 切 后 画 
出 的 图 形 能 确切 、 全 面 地 反映 所 要 表达 部 分 的 真实 形状 。 选择 的 剖 切 平面 应 平行 于 投影 
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面 ， 并 且 通 过 形体 的 对 称 面 或 孔 的 轴线 。 一 个 形体 ， 有 时 需 画 几 个 剖面 图 ， 但 应 根据 形体 
的 复杂 程度 而 定 。 

2) 断面 图 与 剖面 图 的 区 别 

(1) 断面 图 只 画 出 物体 被 剖 切 后 剖 切 平面 与 形体 接触 的 那 部 分 ， 即 只 画 出 截断 面 的 图 
形 ， 而 剖面 图 则 画 出 被 剖 切 后 剩余 部 分 的 投影 ， 如 图 2. 79(b) 所 示 。 


=Œ [бл Е ра. 


HEA ІЯ 


A Е 


(а) 剖面 图 的 画 法 ОЕ 
图 2.79 ЗИМНИЕ 


(2) 断面 图 和 剖面 图 的 符号 也 有 不 同 ， 断 商 图 的 前 切 符号 只 夯 长 度 6 一 10mm 的 粗 实 
线 作为 剖 切 位 置 线 ， Tare 编号 写 在 投影 方向 的 一 侧 。 

З) 面前 面 图 应 注意 的 问题 OC A 

# ЕИ МИНИ, “所 以 除 剖面 图 外 ,其 他 投影 疼 仍 应 完整 画 出 。 当 剖 切 平 
面 通过 肋 、 支 撑 板 时 ， 该 部 分 按 不 前 绘制 。 如 图 2:80 所 示 正 投影 图 改 而 剖面 图 时 ， 肋 部 
接 不 剖面 出 。 前 切 平面 应 避免 与 形体 表面 重合 。 不 能 吉 免 时 ， 重 合 表面 按 不 前 画 出 如 
图 2.81 Pî. KA С: 






































Га 
[4 AA 
图 2.80 助 的 表示 法 图 2.81 剂 切 平面 通过 形体 表面 


4) 相关 规定 

(1) 画 出 剂 切面 切 到 部 分 的 图 形 ( 断 面 )， 以 及 沿 投射 方向 看 到 的 部 分 。 即 : 画 出 剖面 
包括 剩余 部 分 可 见 轮 廓 线 ， 断 面 轮廓 线 用 粗 实 线 绘制 。 剖 切面 没有 痢 切 到 、 但 沿 投射 方 
名 可 以 看 到 的 部 分 ， 用 中 实 线 绘制 。 
(2) 在 断面 上 应 画 出 建筑 材料 图 例 ， 以 区 分 断面 与 非 断 面部 分 。 当 不 需要 表明 建筑 材 
料 的 种 类 时 ， 可 用 间隔 均匀 的 45" 细 实 线 表示 的 剖面 线 绘制 。 在 同一 组 合体 的 各 个 图 样 中 ， 
断面 上 的 图 例 线 应 间隔 相等 、 方 向 相同 。 












































2.3.2 剖面 图 











1. 剖面 图 的 标注 

用 剖面 图 配合 其 他 视图 表达 形体 时 ， 为 了 便于 读 图 ， 要 将 前 面 图 中 的 剖 切 位 置 和 投身 
方向 在 图 样 中 加 以 说 明 ， mame 标注 主要 注意 三 要 素 。 

D 剖 切 位 置 线 。 粗 实 线 绘制 长 为 6 一 10mm。 

бн но нетни 

(3) 编号 。 用 阿拉 伯 数 字 ， 按 顺序 由 左 至 右 、 由 下 至 上 连续 编排 ， 并 注 在 投射 方向 线 
的 端 部 。 

(4) 图 名 : 位 于 剖面 图 的 下 方 或 一 侧 ， 写 上 与 该 хн ннан аиа 在 图 名 
下 方面 与 之 等 长 的 粗 实 线 。 Ç 

2. 剖面 图 标注 应 注意 的 问题 < 

CD 转折 的 前 切 位 置 线 ， 应 在 转角 的 外 侧 加 注 与 谈 答 号 相同 的 编号 。 

(2) 剖面 图 如 与 被 章 切 图 样 不 在 同一 张 图 级 内 时 ,可 在 齐 切 位 导线 的 另 一 一 侧 注 明 其 所 
在 图 纸 的 编号 。 

(3) 建 (构筑物 剖面 图 的 前 切 符号 ЖУРЕ ooo нй НАЛЕТ). 

(4) 对 下 列 裔 面 图 可 以 不 标注 齐 坊 符号 : 前 切 平面 通过 形体 对 称 面 所 绘制 的 削 面 图 
习惯 的 前 切 位 置 ， удвая инони GURE TANA вентила. 

з. 剖面 图 的 种 类 > ` хХ 

由 于 形体 的 形状 不 局 5 И-М НВ Я, 通常 所 采用 的 
A SIA 尘 剖面 图 、 阶 酉 前 面 图 局 部 测 面 图 (分 层 章 面 图 ) 和 展开 剖面 图 5 种 ， 

1) 全 剖面 图 “> 

不 对 称 的 建筑 形体 ， 或 虽然 对 称 但 外 形 比较 简单 ， 或 在 另 一 个 投影 中 已 将 它 的 外 形 表 
达 清 楚 时 ， 可 假想 用 一 个 痢 切 平面 将 形体 全 部 剖 开 ， 然 后 画 出 形体 的 剖面 图 ， 该 前 面 图 称 
为 全 剖面 图 如 图 2. 82 所 示 。 
































































































































1 一 1 剖面 图 





























2.82 全 剖面 图 





二 民用 房屋 建筑 图 纸 = 





2) 半 剖 面 图 
果 被 前 切 的 形体 是 对 称 的 ， 画 图 时 常 把 投影 图 的 一 半 画 成 剖面 图 ， 另 一 半 画 形体 的 


= 





外 形 图 ， 这 个 组 合 而 成 的 投影 图 叫 半 剖 面 图 。 如 图 2. 83 所 示 为 一 个 杯 形 基础 的 半 剖 面 图 。 
在 正面 投影 和 侧面 投影 中 ， 都 采用 了 半 剖 面 图 的 画 法 ， 以 表示 基础 的 内 部 构造 和 外 部 形状 。 


























在 画 半 剖面 图 时 应 
CD 半 剖 面 图 适用 于 内 、 外 形状 均 需 表达 的 对 称 形 体 。 
(2) 在 半 剖 面 中 ,剖面 图 与 投影 图 之 间 ， 规定 用 形体 的 对 称 中 心 线 ( 细 单 点 长 画 线 ) 为 


分 界线 ， 宜 画 上 对 称 符号 。 


кї 





(3) 习惯 上 ， 当 对 称 中 心 线 是 竖 直 时 ， 半 个 剖面 画 在 投影 图 的 右 侧 ; 当 对 称 中 心 线 是 





时 ， 半 剖面 画 在 投影 图 的 下 侧 。 VA 
(4) 由 于 形体 的 对 称 性 ， 在 半 剂 面 图 中 ， 表 达 外 形 部 分 的 视图 内 的 虚线 应 省 略 不 画 。 
(5) 半 剖 面 图 的 标注 方法 与 全 剖面 图 相同 。 г 


1 一 1 剖面 图 











(a) 投影 图 NN (b) 直观 图 
图 2.83 ЕТЕН 


JER; EKKE ERR. ШЇ 2. 84 所 示 。 


























(b) 半 剖 面 图 (e) 直观 图 
图 2. 84 绘 半 剂 面 图 
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3) 阶梯 剖面 图 

(1) 形成 。 用 两 个 或 两 个 以 上 平行 的 剖 切 平面 前 开 形体 后 所 得 到 的 剖面 图 ， 称 为 阶梯 
剖面 图 。 

(2) 举例 。 如 图 2. 85 所 示 该 形体 上 有 两 个 前 后 位 置 不 同 、 形 状 各 异 的 孔洞 ， 两 孔 的 
轴线 不 在 同一 正平 面 内 ， 用 一 个 剖 切 平面 难以 同时 通过 两 个 孔洞 轴线 。 为 此 采用 两 个 互相 
平行 的 平面 P, 和 P, 作为 诈 切 平面 ， 并 将 形体 完全 剖 开 ， 将 剩余 部 分 往 V 面 投影 就 形成 




















阶梯 剖面 图 。 
u q 
Ч] ц 
(а) 
И Г Й 
ПИ 
1) 
Š ө A 
вов мавта, ^ 
注意 Í 


OD 章 切 是 假想 的 ， 不 应 画 出 转折 处 的 分 界线 。 
(2) EPERE, | 在 两 剖 切 平面 转角 的 外 侧 加 注 与 前 切 符号 相同 的 编号 。 
СЗ) 当前 切 窒 置 明显 ， 又 不 致 引起 误解 时 ， 转 折 处 允许 省 略 标注 数字 (或 字母 
4) 局 部 剖面 图 
CD 形成 。 当 建筑 形体 的 外 形 比 较 复杂 ， 完 全 剖 开 后 无 法 表达 清楚 它 的 外 形 时 ， 可 以 
保留 原 视图 的 大 部 分 ， 而 只 将 局 部 地 方 画 成 剖面 图 ， 这 种 剖面 图 称 为 局 部 剖面 图 。 
局 部 剖面 图 与 原 视图 之 间 . 用 徒手 画 的 波浪 线 分 界 。 波 浪 线 不 应 与 任何 
(2.86). 
(2) 适用 。 局 部 剖面 图 常用 于 外 部 形状 比较 复杂 ， 仅仅 需要 表达 局 部 内 部 的 建筑 
形体 。 


2.3.3 断面 图 

















3 





线 重合 


























1. 断面 图 的 形成 与 标注 

1) 断面 的 形成 

假想 用 前 切 平 面 将 形体 切 开 ， 仅 画 出 剖 切 平面 与 形体 接触 部 分 即 断 面 的 形状 ， 所 得 到 
的 图 形 称 为 断面 图 ， 简 称 断面 。 断 面 图 常常 用 于 表达 建筑 工程 中 梁 、 板 、 柱 的 某 一 部 位 的 
断面 真 形 ， 也 用 于 表达 建筑 形体 的 内 部 形状 如 图 2. 87 所 示 。 
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== |= = 
11 
= = 2 
2—2 
图 2.86 局 部 剖面 图 图 2.87 ,断面 的 形成 


2) 标注 

(1) 前 切 位 置 线 。 粗 实 线 绘制 ， 长 为 6 一 10mm。 XO 

(2) 编号 。 宣 采用 阿拉 伯 数 字 ， 按 顺序 连续 编排 ， 并 注 写 在 剖 切 位 置 线 的 一 侧 ， 编 号 
所 在 的 一 侧 即 为 该 断面 的 投射 方向 。 ү 

(3) 图 名 。 位 于 剖面 图 的 下 方 或 一 侧 ， 请 与 该 图 相对 应 的 痢 切 符号 的 编号 。 在 图 名 
下 方面 与 之 等 长 的 粗 实 线 ， 如 1 一 1 断面 图 -2 一 2 断面 图 等 。 

2. 断面 图 的 种 类 Ç 

1) 移出 断面 s ' 

ЖОБО ВАНИЕ ОНТ В АНТТИ М. ЖЕУ nl 2. 88 
所 示 。 > ` 








| 
ИС] 


| 
| 





(а) 正 投影 图 
3—3 


(b) 断面 图 


图 2.88 移出 断面 图 的 画 法 





2) 中 断 断 面 

对 于 单一 的 长 向 杆 件 ， 也 可 在 杆 件 投影 图 的 某 一 处 用 折断 线 断 开 ， 然 后 将 断面 图 画 于 
其 中 ， 如 图 2. 89 所 示 。 

3) 重合 断面 


将 断面 图 直接 画 于 投影 图 中 ,两 者 重合 在 一 起 的 称 为 重合 断面 ， 如 图 2. 90 所 示 。 
例题 : 作 钢筋 混凝土 梁 的 1 一 1、2 一 2、3 一 3 断面 图 ， 如 图 2. 91 所 示 。 
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(a) 厂房 的 屋面 平面 图 (b) 墙壁 上 装饰 的 断面 图 


图 2. 90 断面 图 与 投影 图 重合 




















(a) 投影 图 


3 一 3 断面 图 剖 切 位 置 














1 一 1 断面 图 剖 切 位 置 /2 一 3 断面 图 剖 切 位 置 





(b) 直观 图 


图 2.91 钢筋 混凝土 梁 的 投影 图 





本 章 小 结 





本 章 重 点 介绍 了 建筑 施工 图 纸 相关 知识 ， 由 于 图 纸 是 工程 师 的 语言 ， 因 此 熟悉 图 
纸 的 相关 规定 ， 正 投影 的 相关 知识 是 必 备 的 识 图 基础 。 

本 章 具体 内 容 包 括 : 制图 工具 和 仪器 用 法 ; 图 纸 幅面 、 线 型 、 字 体 、 尺 寸 标 注 相 
关 规 定 ; 点 、 线 、 面 投影 ; 平面 基本 体 投 影 ; 组 合体 投影 ; 训 面 图 与 断面 图 。 

本 章 的 教学 目标 是 掌握 图 纸 幅 面 、 线 型 、 字 体 、 尺 寸 标 注 相 关 规 定 ; 掌握 点 、 线 、 
面 投影 基本 知识 ; 掌握 平面 基本 体 投影 基本 知识 ; 掌握 组 合体 投影 的 看 图 和 绘制 ; 掌 
握 剖 面 图 和 断面 图 绘制 。 A 





7 
一 、 问 答题 `S 
(1) 什么 是 组 合体 ? 组 合体 组 合 形式 有 哪些 ?7 > 
(D ажи кинни + я N 
(3) 什么 是 素 线 法 和 纬 加 法 ? АГ 

(4) нанай, РН ит 
(5) Жанна», У 

(6) =R 4 R h k y IDA h t W Ж? 

(7) 如 何 判 断 两 直线 南平 面 的 相对 位 置 关系 ? Ky 





= изм 一 人 ‚Жу, 
(1) 图 纸 TENET 。 K< 
(И w sa O o 


(3) 楼 柱 的 底面 为 面 。 
(4) 三 视图 之 间 的 度量 对 应 关系 是 
(5) 组 合体 组 合 形式 有 





(6) 图 样 上 的 尺寸 ， 由 线 、 线 、 尺 十 数字 和 尺寸 起 止 符号 组 成 。 

(7) 在 制图 中 应 选用 规定 的 线 型 ， 可 见 轮廓 线 用 O 8. 虚线 是 用 于 BR, FN 
(8) 绘图 板 是 用 来 固定 ， 丁 字 尺 是 用 来 画 

(9) 点 的 投影 永远 是 ә 

三 、 单 选 题 


(1) 已 知 点 A(5，10，20) 和 点 В(2. 15, 25), 关于 点 A 和 点 已 的 相对 位 置 ， 判 断 正确 的 是 
A 


А. 点 和 A 在 点 B 前 面 В ЖВЕЖА EZ. 且 重 影 于 V 面 上 
С. 点 入 在 点 B 前 方 且 重 影 在 OZ 轴 上 D. 点 B 在 点 A 前 面 

(2) 正 垂 面 的 H 面 投影 ( 0. 

A. 呈 类 似 形 B 积聚 为 一 直线 

C. 反映 平面 对 W 面 的 倾角 D. 反映 平面 对 H HAMA 
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四 、 作 图 题 
(1) 已 知 Е(20, 10, 15) 421 2.92 所 示 ， 过 已 作 一 实 长 为 20mm h EER EF, 正在 已 前 。 
(2) 根据 已 知 投影 ， 完 成 五 边 形 ABCDE 的 正面 投影 (图 2.93). 








j 
2 
X D Yw - 4 
Yn AA 
图 2.92 图 题 (1) 图 图 2.93。 图 题 (2) 图 
(3) 求 作 圆锥 体 上 A 点 的 正面 投影 (图 2.94)。 \\ 








2.94 Вис" L 
(4) 作出 立体 的 第 三 视图 (图 2.95), NA 
(5) #Е#ЖЖШ 4 А, В, С, Ри ж КЖ ЙИНКИ СЫ 2. 96), 






































| 
图 2.95 图 题 (4) 图 图 2.96 图 题 (5) 图 
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(6) 求 作 正 平 线 AB =Z mi 2.97). Em АЕН HA 15, EVEX 5, F W H % 10, АВ 
БУШЖЯЯ 30°, ЖЖ 5930, ABERA 的 左前 方 。 

(7) 已 知 曲面 体 的 两 个 投影 补 绘 第 三 投影 (图 2. 98)， 并 根据 其 表面 上 点 和 曲线 的 一 个 投影 ， 求 作 其 
他 两 个 投影 。 















图 2.97 图 题 (0) 图 、 
五 、 判 断 题 (图 2.99) ， 判 断 两 条 直线 位 置 关系 。 





两 直线 ( ) 两 直线 ( ) 两 直线 ( ) 两 直线 ( ) MER ) 


2.99 判断 题 图 


教学 目标 


本 章 首先 讲述 了 建筑 施工 图 的 有 关 知 识 ， 重 点 介绍 了 建筑 总 平面 图 、 建 筑 平面 图 、 建 
筑 立 面 图 、 建 筑 剖 面 图 、 建 筑 详 图 的 概念 ， 图 示 方 法 ， 读 图 、 绘 图 的 步骤 和 方法 。 通 过 本 














章 的 学 习 ， 学 生 应 熟练 掌握 识 读 和 绘制 建筑 总 平面 图 、 建 筑 平面 图 、 建 筑 立 面 图 、 建 筑 剖 
面 图 、 建 筑 详 图 等 施工 图 的 步骤 和 方法 。 
教学 要 求 
能 力 目标 知识 要 点 权重 
掌握 建筑 总 平面 图 的 识 读 和 绘制 建筑 总 平面 图 10% 
掌握 建筑 平面 图 的 识 读 和 绘制 建筑 平面 图 30% 
掌握 建筑 立 面 图 、 建 筑 剖 面 图 的 识 读 | 。 建筑 立 面 图 、 建 筑 训 面 图 30% 
和 绘制 
掌握 建筑 详 图 的 识 读 和 绘制 楼 梯 详 图 、 外 墙 墙 身 详 图 30% 














Parsa 


工程 图 纸 是 工程 界 的 技术 语言 ， 是 表达 工程 设计 和 指导 工程 施工 必 不 可 少 的 重要 依据 ， 是 具有 法 律 
效力 的 正式 文件 ， 也 是 重要 的 技术 档案 文件 。 工 程 图 纸 设 计 一 般 是 由 业主 通过 招标 投标 选择 具有 相应 资 
格 的 设计 单位 ， 并 与 之 签订 设计 合同 ， 进 行 委托 设计 的 ( 按 有 关 规 定 可 以 不 招标 投标 的 设计 项 目 ， 可 以 直 
接 委托 ) 。 

房屋 的 建筑 施工 图 是 将 一 幢 拟 建 房屋 的 内 外 形状 和 大 小 ， 以 及 各 部 分 的 结构 、 构 造 等 内 容 ， 按 昭 
“国标 ”的 规定 ， 用 正 投影 方法 详细 准确 地 画 出 的 图 样 。 它 是 用 以 指导 施工 的 一 套图 纸 ， 所 以 又 称 为 “ 施 
工 图 ”"。 建 筑 施 工 图 是 指导 施工 、 计 算 工程 量 、 编 制 预算 和 施工 进度 计划 的 依据 。 


Porsa 


中 国 古 代 住宅 经 过 几 千 年 的 发 展 ， 其 形制 演进 的 过 程 如 下 。 A 

D 汉 魏 住宅 形制 > K 

-AREARRR навяньннае, sta. паеха, никне 
合 院 ，L 形 住房 和 围墙 形成 的 “ 口 ”字形 及 前 后 院 形成 的 “有 ij 字形 院 。 中 等 规模 的 住宅 如 四 川 成 都 出 
土 的 画像 砖 ， 右 侧 有 门 、 堂 、 院 两 重 ， 是 住宅 的 主要 部 浴 ?|} 堪 侧 为 附属 建筑 ， 院 亦 有 两 重 ， 后 院 中 有 方 
形 高 楼 1 座 。 这 种 类 型 均 是 在 庭院 的 基础 上 发 展 而 к. 有 的 是 前 后 扩展 院落 增多 ， 有 的 向 两 侧 扩展 ， 
并 设 有 高 楼 ， 有 向 高 处 发 展 的 意图 。 УХ. 

HAREE В, шр) вк. 前 后 开门 ， 坞 内 建 望 楼 ， 四 隅 建 角楼 ， 略 如 
城 制 。 坞 主 多 为 豪强 地 主 ， 借 助 坞 壁 加 强 防御 ， 组 织 私 家 武 黄巾 起 义 时 ， 著 名 的 坞 壁 有 许褚 辟 、 


中 国 古 代 住宅 形制 的 演进 






айн, вж. Ваю. ул жа. 

D MEER SQ NS „ХМ 

л л E. 围墙 上 有 成 排 的 直 根 窗 ， 内 侧 建 有 围绕 着 庭 
院 的 走廊 。 至 隋唐 五 代 \\ 往 宅 仍 常用 直 根 窗 绕 成 庭院 。 宅 第 大 门 有 些 采 用 乌 头 门 形式 ， 有 些 仍 用 席 
ЖИ. | 

3) 宋元明 清 


到 宋代 ， 城 市 的 里 坊 制 解体 ， 城 市 结构 和 布局 起 了 根本 变化 ， 城 市 住宅 形制 亦 呈 多 样 化 。 以 《清明 
上 河 图 》 所 描绘 的 北宋 泳 梁 为 例 ， 平 面 十 分 自由 ， 有 院子 闭合 、 院 前 设 门 的 ， 有 沿街 开店 ， 后 屋 为 宅 的 ， 
有 两 座 或 三 座 横 列 的 房屋 中 间 联 以 穿 堂 呈 工 字 形 的 等 。 宋 代 院 落 周 围 为 了 增加 居住 面积 ， 多 以 廊 屋 代替 
回廊 。 前 大 门 进入 后 以 影壁 相隔 ， 形 成 标准 的 四 合 院 。 南 宋江 南 住宅 庭院 园林 化 ， 依 山 就 水 建 宅 筑 院 
对 后 世 江 南城 市 住宅 和 私家 园林 的 建造 有 很 大 影响 。 北 京 后 英 房 元 代 住宅 遗址 的 考古 发 现 ， 证 明 元 代 住 
宅 还 有 用 工 字形 平面 构成 主 屋 的 。 

明 清 两 代 ， 北 方 住宅 以 北京 四 合 院 为 代表 ， 按 南北 纵 轴线 对 称 地 布置 房屋 和 院落 ; 江南 地 区 的 住宅 
则 以 封闭 式 院落 为 单位 ， 沿 轴线 布置 ， 但 方向 并 非 一 定 的 正 南 正 北 。 大 型 住宅 有 中 、 左 、 右 三 组 纵 列 的 
院落 组 群 ， 宅 后 或 宅 左 或 宅 右 建造 花园 ， 创 造 了 一 优美 而 适宜 人 居 的 城市 住宅 生活 环境 。 


3.1 建筑 施工 图 基本 知识 介绍 
Pra 


(1) 如 图 3. 1 тл ЖЖ ARE. 请 指出 图 中 常用 符号 的 名 称 和 用 途 。 
65 





9.300 






8.680 
ше 
















































































































































































































































































OCENA 
图 3.1 ЖАШ VA 
, N 
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图 3.2 某 房屋 二 层 平面 图 


TT 


3.1.1 施工 图 的 产 和 4 
房屋 建造 需 两 个 阶段 : 设计 和 施工 。 房 屋 建筑 图 (施工 图 ) 的 设计 也 需 两 个 阶段 : 初步 
设计 、 施 工 图 设计 [对 一 些 复杂 工程 ， 还 应 增加 技术 设计 (扩大 初步 设计 ) 阶 段 ， 为 调节 各 
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建筑 施工 图 识 图 基础 知识 = | | 





工种 的 矛盾 和 绘制 施工 图 作 准 备 ] 。 
1) 初步 设计 阶段 
(1) 设计 前 的 准备 。 
(2) 方案 设计 。 
(3) 绘制 初步 设计 图 。 
2) 施工 图 设计 阶段 
是 将 已 经 批准 的 初步 设计 图 ， 按 照 施 工 的 要 求 给 予 具 体 化 。 


3.1.2 施工 图 的 图 示 特 点 


(1) 施工 图 中 的 各 图 样 ， 主 要 是 用 正 投影 法 绘制 。 
(2) 房屋 形体 较 大 ， 施 工 图 一 般 采 用 较 小 比例 绘制 。 
(3) 由 于 房屋 的 构 、 配 件 和 材料 种 类 较 多 ， 国 家 制图 标准 规定 了 一 系列 相应 的 符号 和 图 例 。 


3.1.3 施工 图 中 常用 的 符号 















































1. 定位 轴线 

用 来 确定 主要 承重 结构 和 构件 (承重 墙 、 梁 : 柱 、 屋 架 、 基 础 等 ) 的 位 置 ， 以 便 施 工时 
定位 放 线 和 查阅 图 纸 。 

1) 国标 规定 定位 轴线 的 绘制 

线 型 : 细 单 点 长 画 线 。 

轴线 编号 的 圆 : 细 实 线 ， tê Snn ЛИНЕ 会 制 ， 不 能 徒手 给 会 制 ) 。 

号 (以 平面 图 为 例 ); 水 平方 向 ， 从 左 向 右 依次 用 阿拉 伯 数 字 编 写 ( 图 3. 3) 。 坚 直方 

向 ， 从 下 向 上 依次 用 大 写 теж 子 (不 能 用 下 O、Z， 以 免 与 数字 1、0、2 混淆 )。 


° rr g e= e 
© а N 
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图 3.3 定位 轴线 编号 顺序 








2) 标注 位 置 

图 样 对 称 时 ， 一 般 标 注 在 图 样 的 下 方 和 左 侧 ; 图 样 不 对 称 时 ， 以 下 方 和 左 侧 为 主 ， 上 
方 和 有 方 也 要 标注 。 

3) 分 轴线 的 标注 

对 应 次 要 承重 构件 ， 不 用 单独 划 为 一 个 编号 ， 可 以 用 分 轴线 表示 (图 3. 4) 。 表 示 方 法 : 
分 数 进 行 编号 ， 以 前 一 轴线 编号 为 分 母 ， 阿 拉 伯 数字 (1、2、3) 为 分 子 依次 编写 。 

4) 详 图 中 的 轴 向 编号 

轴线 编号 的 圆 : 直径 10mm， 细 实 线 绘制 (用 模板 绘制 )。 当 某 一 详 图 适用 几 个 轴线 
， 其 表示 方法 。 
2， 标 高 符号 (图 3.5) 

在 总 平面 图 、 平 面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 上 ， 经 常 有 需要 标注 高 度 的 地 方 。 不 同 图 样 上 
ОБ тек 绘制 各 不 相同 (图 3. 6 和 图 3. 7) 。 
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图 3.4 分 轴线 的 标注 图 3.5 REFS 36 同一 位 置 注 图 3.7 部 平面 室外 地 


写 多 个 标高 坪 标 高 符号 
$ 
C MIRR 


总 平面 图 中 室外 标高 和 建筑 平面 图 上 的 标高 符号 是 和 不 同 的 ， 总 平面 室外 地 坪 标 高 要 涂 黑 ， 保 留 两 位 
小 数 ; 建筑 平面 图 上 的 标高 符号 不 涂 黑 ， 保 留 三 位 小 数 。 





(1) 平面 图 的 标高 符号 : 用 相对 标高 ， 保 留 三 位 小 数 。 

(2) 立 面 图 、 剖 面 图 的 标高 符号 : 用 相对 标高 ， 保 留 三 位 小 数 。 

(3) 总 平面 图 的 标高 符号 (室内 、 室 外 ): 用 绝对 标高 ， 保 留 两 位 小 数 ， 如 标高 数字 前 
有 “一 ”号 ， 表 示 该 完成 面 低 于 零点 标高 。 

3. 索引 符号 和 详 图 符号 

为 了 方便 查找 构件 详 图 ， 用 索引 符号 可 以 清楚 地 表示 出 详 图 的 编号 、 详 图 的 位 置 和 详 
图 所 在 图 纸 的 编号 。 

1) 索引 符号 (图 3. 8) 

绘制 方法 : 引出 线 指 在 要 画 详 图 的 地 方 ， 引 出 线 的 另 一 端 为 细 实 线 、 直 径 10mm НУР, 
引出 线 应 对 准 圆心 。 在 圆 内 过 圆心 画 一 水 平 细 实 线 ， 将 圆 分 为 两 个 半圆 。 当 索引 符号 用 于 索引 
剖面 详 图 时 ， 应 在 被 浏 切 的 部 位 绘制 剂 切 位 置 线 ,引出 线 所 在 一 侧 应 为 投射 方向 (图 З. 9). 


引出 线 е ےن‎ =9 
Уу-Ө ©— ВИ | 


图 3.8 索引 符号 图 3.9 用 于 索引 剖面 详 图 的 索引 符号 
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编号 方法 : 若 详 图 与 被 索引 的 图 样 不 在 同一 张 图 纸 上 ， 则 上 半圆 用 阿拉 伯 数 字 表 示 详 
的 编号 ， 下 半圆 用 阿拉 伯 数 字 表 示 详 图 所 在 图 纸 的 图 纸 号 (图 3.10); 若 详 图 与 被 索引 的 
样 在 同一 张 图 纸 上 ， 则 下 半圆 中 间 画 一 水 平 细 实 线 ( 图 З. 11); 如 详 图 为 标准 图 集 上 的 详 
， 应 在 索引 符号 水 平 直径 的 延长 线 上 加 注 标准 图 集 的 编号 (图 3. 12) 。 


© © 9 
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3.10 详 图 与 被 索引 的 图 3.11 详 图 与 被 索引 的 图 3.12 详 图 在 标准 图 集 上 
图 样 不 在 同一 张 图 纸 上 图 样 在 同一 张 图 纸 上 
2) 详 图 符号 











表示 详 图 的 位 置 和 编号 。 

绘制 方法 ( 粗 实 线 ， 直 径 14mm) : 当 详 图 与 被 索引 的 图 样 不 在 同一 张 图 纸 上 时 ， 过 贺 
心 画 一 水 平 细 实 线 ， 上 半圆 用 阿拉 伯 数 字 表示 详 图 的 编号 ， 下 半圆 用 阿拉 伯 数 字 表 示 被 索 
引 图 纸 的 图 纸 号 (图 3. 13)。 当 详 图 与 被 索引 的 图 样 在 同一 张 图 纸 上 时 ， 圆 内 不 画 水 平 细 实 
线 ， 圆 内 用 阿拉 伯 数 字 表 示 详 图 的 编号 (图 3. 14)。 

3) 零件 、 钢 筋 、 杆 件 、 设 备 等 的 编号 (图 3. 15) 

绘制 方法 : 细 实 线 ， 直 径 6mm. 












































@ Ө, =, 
63.13 详 图 与 被 索引 的 图 3.14、 详 图 与 被 索引 的 图 3.15 零件 、 钢 筋 、 杆 件 、 
图 样 在 不 同一 张 图 纸 上 图 样 在 同一 张 图 纸 上 设备 等 的 编号 


编号 方法 : 用 阿拉 伯 数 字 依 次 编号 。 
4. 指 北 针 或 风 玫瑰 :全 一 指示 建筑 物 的 朝向 (图 3. 16 和 图 3.17) 


北 


813.16 MARA 图 3.17 指 北 针 

绘制 方法 : 细 实 线 ， 直 径 24mm。 指 针尖 指向 北 ， 指 针 尾部 宽度 为 直径 的 1/8. 2J 
3mm。 需 用 较 大 直径 绘制 指 北 针 时 ， 指 针 尾 部 宽度 取 直 径 的 1/8. 

5. 引出 线 

引出 线 应 以 细 实 线 绘制 ， 宜 采用 水 平方 向 的 直线 、 与 水 平方 向 成 30°. 45°, 60°, 90° 
的 直线 , 或 经 上 述 角度 再 折 为 水 平 线 。 文 字 说 明 宜 注 写 在 水 平 线 的 上 方 ， 如 图 3. 18(a) 所 
示 ， 也 可 注 写 在 水 平 线 的 端 部 ， 如 图 3. 18(b)、(c) 所 示 。 同 时 引出 几 个 相同 部 分 的 引出 
线 ， 宜 互相 平行 ， 也 可 画 成 集中 于 一 点 的 放射 线 ， 如 图 3. 19 PR. 
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СОРЫЙ) ой) D 
/ к 


(a) (b) (с) 


图 3.18 引出 线 注 写 方 式 (1) 


(文字 说 明 ) (文字 说 明 ) 


Z 7 Z и / 











(a) (b) 
图 3.19 引出 线 注 写 方式 (2) 
6. 图 形 折断 符号 
D 直线 折断 
当 图 形 采用 直线 折断 时 ， 其 折断 符号 为 折断 线 ， 它 经 过 被 折断 的 网 面 ， 如 疼 3. 20(a) 
ИЕТ 
对 国 形 构件 的 图 形 折断 ， 其 折断 符号 为 前 线 ， 如 图 3. 20(D) 所 示 。 


ӨГ 


(а) 直线 折断 (b) 曲线 折断 
图 3.20 图 形 折断 符号 
7. 坡度 标注 


在 房屋 施工 图 中 ， 其 倾斜 部 分 通常 加 注 坡 度 符号 ， 一 般 用 箭头 表示 。 箭 头 应 指向 下 坡 
方向 ， 坡 度 的 大 小 用 数字 注 写 在 箭头 上 方 ， 如 网 3. 21(a) 、(b) 所 示 。 对 于 坡度 较 大 的 坡 屋 
面 、 屋 架 等 ， 可 用 直角 三 角形 的 形式 标注 它 的 坡度 ， 如 图 3. 21(c) 所 示 。 

















(c) 
图 3.21 坡度 标注 





8. 建筑 图 例 
常见 建筑 图 例 见 表 3 一 1。 
表 3-1 常见 建筑 图 例 













































































名 称 图 例 说 明 名 称 图 例 说 明 
自然 土壤 包括 各 种 自然 土壤 | 一 
夯实 土壤 45' 左 右 细 实 线 ва Ра 
есы | saka. 间距 2~ | |. 
普通 砖 OO 6mm. ЮТ PI REL 木材 形象 一 些 
BARR MAM L ZMH EMA. 
ем [Jj ва, 两 双 线 间距 | wet С | 大 小 要 适中 
2~ 6mm 2. 45" 细 实 线 ， 间 上 距 
те 2—6mm 
№. RE Е 轮 廊 附近 点 密 一 些 za „5 如 断面 较 窄 ， 可 
3.1.4 施工 图 首页 
建筑 施工 图 主要 包括 施工 图 首页 、 平 面 图 立 面 图 、 剖 面 图 、 建 筑 详 图 等 。 施 工 网 中 


除 各 种 图 样 外 ,还 包括 图 纸 目 录 、 设 计 说 明 < 工程 做 法 表 、 门 窗 统 计 表 等 文字 性 说 明 。 这 
部 分 内 容 通 常 集中 编写 ， 放 于 施工 图 的 前 部 ,一些 中 小 王 程 内 容 较 少 时 ， 可 以 全 部 绘制 于 
施工 图 的 第 一 张 图 纸 上 ， 成 为 施工 图 首页 。 施 工 图 首页 服务 于 全 套图 纸 , 但 习惯 上 由 建筑 
设计 人 员 编 写 ， 可 认为 是 建筑 施工 图 的 一 部 分 3 

1. 图 纸 目 录 

图 纸 目 录 的 主要 作用 是 便于 查找 图 纸 ， 常 置 于 全 套图 的 首页 ， 一 般 以 表格 形式 编写 ， 
说 明 该 套 施工 图 有 几 类 ， 各 类 图 纸 分 别 有 几 张 ， 每 张 图 纸 的 图 名 、 图 号 、 图 幅 大 小 等 。 
R 3 - 2 为 某 市 北山 小 区 1# 住 宅 楼 工程 的 图 纸 目 录 实 例 。 

表 3-2 某 市 北山 小 区 1# 住 宅 楼 工程 的 图 纸 目录 




















































































































顺序 号 图 号 图 名 张 数 备注 
1 S-01 建筑 、 结 施 ”目录 1 
2 S-02 施工 总 说 明 ”门窗 表 节 能 表 1 
3 S-03 一 层 平面 图 1 
1 5-04 二 层 平面 图 1 
5 $- 05 三 层 平面 图 1 
6 5-06 中 层 平 面 图 1 
8-07 五 层 平面 医 1 
8 S- 08 六 层 平面 区 1 
9 S-09 阁楼 平面 图 1 
10 S-10 EM ”机房 平面 图 1 
71 




































































( 续 ) 
顺序 号 图 号 图 名 张 数 备注 
11 16-11 1-11 立 面 图 1 
12 JS-12 11-1 立 面 图 
13 ]3-13 B-H vma 1 
14 JS-14 1-1 Р 1 
15 18-15 2-2 剖面 图 1 
16 JS-16-1 节点 (一 ) 1 
原 16 号 图 分 为 两 张 
17 JS-16-2 节点 (一 ) 
18 Ј$- 17-1 节点 (二 ) МН 1 
原 17 号 图 分 为 两 张 
19 JS-17-2 节点 (二 ) 
20 JS-18-1 楼 梯 详 图 1 
= 原 18 号 图 分 为 两 张 
21 JS-18-2 楼 梯 详 图 


2. 设计 说 明 


建筑 设计 说 明 主要 用 于 说 明 建 筑 概况 、 设 计 依 据 、 施 工 要 求 及 需要 特别 注意 的 事项 





等 。 有时， 其 他 专 \ 
有 施工 图 自 
建筑 六 
ой 


5 工 图 设计 说 明 
计 依 据 


(1) 本 工程 的 建设 审批 单位 已 通过 的 规划 设计 : 


(2) 甲 方 通过 的 对 
(з) 8 








LE 筑 单 体 方案 。 


E 设 单位 提供 的 用 地 红线 坐标 图 、 用 地 现状 图 。 


(4) 依据 现行 国家 有 关 规 范 、 规 定 及 标准 。 


O 建筑 工程 设计 
@《 
加 《建筑 设计 
@《 住 宅 设 计 
@ 《河南 省 














@《 住 宅 建筑 规范 》(GBJ 50368 一 2005)。 











© 
(5) 场地 条 件 : 达到 





他 有 关 国 家 及 地 方 的 规范 和 规定 。 
“三 通 一 平 "， 地 下 水 位 无 侵蚀 性 。 


文件 编制 深度 规定 建 质 [2003] 84 号 。 
民用 建筑 设计 通则 》(GB 50352—2005). 

上 防火 规范 》(GBJ 50016 一 2006) 。 

НЫНЕ) (СВ 50096 一 1999)(2003 年 版 ) 。 
居住 建筑 节能 设计 标准 》(DBJ 41/071 一 2006) 。 


(6) 依据 各 有 关 专 业 提出 的 施工 图 设计 资料 、 地 质 勘 测 资料 。 


2) 项 目 概况 


(1) 本 工程 为 平 煤 集团 





(2) 本 工程 建筑 结构 形式 为 砖 混 结构 ,建筑 结构 的 类 别 为 丙 类 ,结构 合理 。 使 


为 50 年 ， 抗 震 设防 烈度 为 
(3) Я 
(4) 到 


12 
一 一 





筑 耐 火 等 级 为 二 
ЕЗШДАК, в: 地 上 5 层 ， 楼 梯 间 出 屋面 ， 建 筑 高 度 17. 3m. 





八 矿 北山 小 区 1 号 住宅 楼 施工 图 





6 度 。 
级 。 


上 的 设计 说 明 可 以 和 建筑 设计 说 明 合 并 为 整套 图 纸 的 总 说 明 ， 放 置 于 所 
的 最 前 面 。 以 下 为 某 市 北山 小 区 并 号 住宅 楼 工程 的 设计 说 明 实 例 。 





， 建 筑 定位 见 总 
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= 建筑 施工 图 识 图 基础 知识 


(5) 本 工程 总 建筑 面积 1300m* ， 建 筑 基底 面积 260m. 

(6) 其 他 指标 : 住宅 套 型 数量 为 20 户 。 

3) 设计 范围 

本 施工 图 设计 仅 为 北山 小 区 1 号 住宅 楼 工程 单 体 部 分 施工 图 设计 ， 室 外 详细 工程 及 配 
套 建筑 见 另行 设计 。 

4) 建筑 定位 坐标 及 标高 

(1) 建筑 物 相对 标高 士 0. 000 对 应 之 绝对 标高 ， 根 据 规 划 和 满足 地 基 持 力 层 确定 。 

(2) 各 层 标 注 标高 为 完成 面 标高 (建筑 标高 )， 屋 面 标高 为 结构 标高 。 

(3) 本 工程 标高 以 m 为 单位 ， 总 平面 尺寸 以 m 为 单位 ， 其 他 尺寸 以 mm 为 单位 。 

5) 墙 体 工程 

(1) 墙 体 的 基础 部 分 见 结 施 

(2) 混合 结构 的 承重 面体 墙 详 见 建 施 图 。 

(3) 砌 体 采用 240mm 厚 承 重 ( 多 孔 砖 ) 非 粘土 砖 ， 用 M10 砂浆 砌 筑 ， 其 构造 和 技术 要 
求 详 见 结 施 ， 外 墙 外 保温 见 节能 设计 ， 内 墙 采用 保温 砂浆 抹 面 。 

(4) 墙 身 防潮 层 : 在 室内 地 坪 下 约 60mm 处 做 20mm + 2 水 泥 砂 浆 内 加 3% 一 5% 
防水 剂 的 墙 身 防 潮 层 (在 此 标高 为 钢筋 混凝土 构造 。 或 下 为 砌 石 构造 时 可 不 做 ) ， 在 室内 地 
坪 变 化 处 防潮 层 应 重 琶 500mm， 并 在 有 高 低 差 埋 十 一 侧 墙 身 做 20mm 厚 1 : 2 水 泥 砂浆 防 
潮 层 ， 如 埋 土 侧 为 室外 ， 还 应 刷 1. 5mm 厚 聚 氮 酯 防水 涂料 (或 其 他 防潮 材料 ) 。 

(5) АЖ МЕНЯ o 

(D 砌 筑 墙 预 留 洞 见 建 施 和 设备 图 。 

© 砌 筑 墙 体 预 留 洞 过 梁 见 结 施 说 明 。 

@ МИШЕНИ. 混凝土 墙 留 洞 的 封 塔 见 结 施 ， 其 余 砌 筑 墙 留 洞 待 管 道 设备 安装 完 
后 ， 用 C15 细 石 混凝土 填 实 。 

6) 楼 地 面 工程 

(1) 所 有 卫生 间 、 厨 房 楼 地 面 均 比 同 层 楼 地 面 标高 低 20mm. 

(2) 卫生 间 楼 地 面向 地 漏 处 做 0. 5% 的 坡 。 

(3) 内 墙 阳 角 做 1 : 2 水 泥 砂浆 护 角 ， 高 度 与 门洞 齐 ， 做 法 详 见 05YJ7R6(1/14)。 

Т) 屋面 工程 

(1) 本 工程 的 屋面 防水 等 级 为 二 级 ， 防 水 层 合理 使 用 年 限 为 15 年 ， 做 法 见 屋顶 平面 图 。 

(2) 屋面 做 法 及 屋面 节点 索引 见 建 施 “ 屋 面 排 十 平面 图 ”， 露 台 、 雨 篷 等 见 “ 各 层 平 
面 ” 及 有 关 详 图 。 

(3) 屋面 排水 组 织 见 屋顶 平面 图 ， 内 排水 雨水 管见 水 施 图 ， 外 排 雨 水 斗 、 雨 水 管 采 
PVC 管 ， 除 图 中 另 有 注 明 者 外 ， 雨 水 管 的 公称 直径 均 为 DN100。 

(4) 隔 气 层 的 设置 : 本 工程 的 屋面 设置 隔 气 层 ， 其 构造 见 05YJ1 JÈ 3. 

8) 门窗 

(1) 建筑 外 门窗 抗 风 压 性 能 分 级 为 三 级 气 密 性 能 分 级 为 3 级 ， 水 密 性 能 分 级 为 3 级 ， 
温度 性 能 分 级 为 7 级 ， 隔 声 性 能 分 级 为 3 级 。 

(2) 门窗 玻璃 的 选用 应 遵照 《建筑 玻璃 应 用 技术 规程 》(JGJ 113 一 2003) 和 《建筑 安全 
玻璃 管理 规定 》 及 地 方 主管 部 门 的 有 关 规 定 。 

(3) 门窗 立 面 均 表示 洞口 尺寸 ， 门 窗 加 工 尺 寸 要 按照 装修 面 厚度 由 承包 商 予 以 调整 。 
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(4) 门窗 立 楼 : 外 门窗 立 楼 详 见 墙 身 节点 图 ， 内 门窗 立 楼 除 图 中 男 有 注 明 者 外 ， 双 向 
平 开门 立 楼 墙 中 ， 单 向 平 开门 立 楼 开启 方向 立 楼 墙 面 平 。 

(5) 门窗 选 料 、 颜 色 、 玻 璃 见 “ 门 窗 表 ”附注 。 

(O 木门 : 木门 洞口 尺寸 、 楼 数 详 见 门窗 表 ， 其 制作 材料 及 要 求 均 详 见 05YJ4- 1 说 
明 及 做 法 。 

(7) 塑钢 门窗 : 采用 灰色 高 级 塑钢 型 材 框 料 ， 窗 及 阳台 门 采用 80 系列 ， 其 他 推拉 门 采用 
70 系列 ， 双 层 中 空 玻璃 ，(6 十 6 十 6) FE Low- 王 玻璃 ， 其 制作 、 安 装 均 应 满足 05YJ4- 1 说 明 
及 做 法 要 求 。 

(8) 不 同 朝向 窗 墙 比 外 窗 传 热 系 数 应 满足 DBJ 41/071—2006 的 有 关 规定 。 

(9) 一 层 门 窗 防盗 设施 由 甲 方 自 定 。 

9) 外 装修 工程 

(1) 外 装修 设计 和 做 法 索引 见 “ 立 面 图 ”及 外 墙 详 图 。 

(2) 承包 商 进行 二 次 设计 轻 钢 结构 、 装 饰物 等 ， 经 确认 后 向 建筑 设计 单位 提供 预 埋 
件 的 设置 要 求 。 

(3) 设 有 外 墙 外 保温 的 建筑 构造 详 见 索引 标准 图 及 外 墙 详 图 。 

(4) 外 装修 选用 的 各 项 材料 其 材质 、 规 格 、 颜 色 等 一 均 由 施工 单位 提供 样板 ， 经 建设 
和 设计 单位 确认 后 进行 封 样 ， 并 据 此 验收 。 

(5) 所 有 外 墙 水 平阳 角 下 沿线 脚 均 做 滴水 线 。 做 法 详 见 建筑 构造 及 配件 明细 表 。 

10) 内 装修 工程 

СТ) 内 装修 工程 执行 《建筑 内 部 装修 设计 防火 规范 》((GB 50222 一 1995)， 楼 地 面部 分 
执行 《建筑 地 面 设计 规范 》(GB-50037 一 1996) 。 

(2) 楼 地 面 构 造 交 接 处 和 地 坪 高 度 变化 处 ， 除 图 中 男 有 注 明 者 外 均 位 于 齐 平 门扇 开启 面 处 。 

(3) 凡 设 有 地 漏 房间 应 做 防水 层 ， 图 中 未 注 明 整个 房间 做 坡度 的 ， 均 在 地 漏 周 围 1m 
范围 内 做 1% ~2 OBE REK TT HL; 有 水 房间 的 楼 地 面 应 低 于 相 邻 房间 20mm. 

11) 油漆 涂料 工程 

(1) 内 装修 选用 的 各 项 材料 ， 均 由 施工 单位 制作 样板 和 选 样 ， 经 确认 后 进行 封 样 ， 并 
据 此 进行 验收 。 

(2) 室内 装修 所 采用 的 油漆 涂料 见 “ 室 内 装修 做 法 表 ”; 所 有 预 埋 木 构件 和 木 砖 均 需 
做 防腐 。 

(3) 木门 油漆 选用 乳白 色调 和 漆 ， 做 法 为 05YJ 一 1 第 77 WR 1。 

(4) 楼 梯 扶 手 选 用 绿色 清漆 ,做 法 为 05YJ -1 第 77 页 涂 1; 栏杆 采用 绿色 调和 漆 ， 做 
法 为 05YJ-1 第 77 页 涂 1。 

(5) 室内 外 各 项 露 明 金 属 件 的 油漆 为 刷 防 锈 漆 2 道 后 再 做 同室 内 外 部 位 相同 颜色 的 
漆 ， 做 法 为 05YJ1 第 77 页 涂 1( 钢 构件 除 锈 后 先 刷 红 丹 防 锈 漆 一 道 ) 。 

(6) 各 项 油漆 均 由 施工 单位 制作 样板 ， 经 确认 后 进行 封 样 ， 并 据 此 进行 验收 。 

12) 室外 工程 

(1) 外 挑 榴 、 雨 篷 、 室 外 台阶 、 坡 道 、 散 水 做 法 见 建 筑 构造 及 配件 明细 表 。 

(2) KEHRA 05У] 5-1 33 М4. 

13) 建筑 设备 、 设 施工 程 

(1) 卫生 洁具 、 成 品 隔断 由 建设 单位 与 设计 单位 商定 ， 并 应 与 施工 配合 。 
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= 建筑 施工 图 识 图 基础 知识 








(2) 厨房 设备 由 甲 方 自 定 。 

(3) 灯具 等 影响 美观 的 器 具 须 经 建设 单位 与 设计 单位 确认 样品 后 ， 方 可 批量 加 工 、 安 装 。 

14) 其 他 施工 中 注意 事项 

(1) 图 中 所 选用 标准 图 中 有 对 结构 工种 的 预 埋 件 、 预 留 洞 ， 如 楼 梯 、 平 台 钢 栏杆 、 门 窗 、 
建筑 配件 等 ， 本 图 所 标注 的 各 种 预 留 洞 与 预 埋 件 应 与 各 工种 密切 配合 后 ,确认 无 误 方 可 施工 。 

(2) 两 种 材料 的 墙 体 交 接 处 ， 应 根据 饰 面 材质 在 做 饰 面前 加 钉 金属 网 在 施工 中 加 贴 玻 
璃 丝 网 格 布 ， 防 止 裂 缝 。 

(3) 预 埋 木 砖 及 贴 邻 墙 体 的 木质 面 均 做 防腐 处 理 ， 露 明 铁 件 均 做 防 锈 处 理 。 

(4) 门窗 过 梁 见 结 施 。 

(5) 楼 板 留 洞 的 封 堵 : 待 设备 管线 安装 完毕 后 ， 用 C20 细 石 混凝土 封 堵 密 实 。 

(6) 施工 中 应 严格 执行 国家 各 项 施工 质量 验收 规范 。 

(7) 所 有 室外 雨 篷 、 挑 檐 及 外 挑 构 件 均 须 做 滴水 线 ， 做 法 参见 建筑 构造 及 配件 明细 表 。 

(8) 各 层 楼 、 地 面 除 图 纸 注 明 外 均 做 120mm 高 踢 脚 线 ， 材 料 做 法 同 相 连 楼 、 地 面 。 

(9) 本 设计 中 有 关 装 饰 材料 、 颜 色 、 规 格 于 施工 前 应 做 样板 ， 由 业主 、 设 计 院 共同 研 
究 确 定 。 

(10) 严禁 未 经 设计 确认 和 有 关 部 门 批准 擅自 改动 承重 结构 、 主 要 使 用 功能 或 建筑 外 
W. 不 得 拆 改 水 、 暧 、 电 、 燃 气 、 通 信 等 配套 设施 。 

(11) 建设 单位 应 在 住宅 交付 使 用 时 提供 给 用 户 “ 住 宅 使 用 说 明 书 ”和 “住宅 质量 保证 书 ”。 

(12) 本 设计 文件 凡 未 详尽 之 处 , 均 按 国家 施工 规程 及 验收 规范 处 理 ， 施 工 中 对 设计 
图 纸 不 明确 处 应 及 时 向 设计 院 反 映 ,“ 由 业主 、 设 计 院 六 施工 单位 及 监理 公司 协商 。 

(13) 本 次 设计 只 含 一 般 室内 装饰 设计 。 

(14) 由 于 用 地 有 较 大 高 差 ” 场 地 竖 向 处 理 时 应 符合 规划 规范 要 求 ， 以 免 对 建筑 造成 
影响 。 

3. 门窗 表 

为 了 方便 门窗 的 下 料 、 制 作 和 安装 ， 需 将 建筑 的 门窗 进行 编号 ， 统 计 汇 总 后 列 成 表 
格 。 门 窗 统 计 表 用 于 说 明 门 窗 类 型 ， 每 种 类 型 的 名 称 、 洞 口 尺 寸 、 每 层 数量 和 总 数量 以 及 





















































































































































可 选用 的 标准 图 集 、 其 他 备注 等 。 表 3 - 3 为 某 市 北山 小 区 1 号 住宅 楼 工程 的 门窗 表 实 例 。 
93-3 某 市 北山 小 区 1 号 住宅 楼 工程 的 门窗 规格 
门窗 规格 
жя | 设计 编号 | 洞口 尺寸 ( 宽 X 高 ) 参考 图 集 备注 
C1815 1800X1500 黑色 外 框 ” 详 见 大 样 
C2118 2100X1800 黑色 外 框 ” 详 见 大 样 
р 1500X ы 铅 合金 窗 参 见 详 图 做 法 参 黑色 外 框 2: 
$f C1515 1500X 1500 e - 280B 系列 80А 黑色 外 框 ” 详 见 大 样 
C0915 900X 1500 Е 黑色 外 框 ” 详 见 大 样 
C2019 2000X1950 黑色 外 框 ” 详 见 大 样 ”固定 窗 
C0405 400500 黑色 外 框 ” 详 见 大 样 
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门窗 规格 
类 别 | 设计 编号 | 洞口 尺寸 ( 宽 X 高 ) 参考 图 集 备注 
DZMI1 2360X2100 08GJ17 电子 对 讲 门 
FHM1021 1000X2100 GB 14102—2005 乙 级 防火 门 
FHM1221 1200X2100 GB 14102 一 2005 乙 级 防火 门 
M3024 3000 X 2400 黑色 外 框 ” 详 见 大 样 
M0924 9000X 2400 وا‎ 黑色 外 框 ” 详 见 大 样 
M3022 3000X 2200 黑色 外 框 ” 详 见 大 样 
4. 工程 做 法 表 
对 房屋 的 屋面 、 楼 地 面 、 顶 棚 、 内 外 墙 面 、 踢 脚 、 墙 裙 ， 散 水 、 台 阶 等 建筑 细部 ， 根 
据 其 构造 做 法 可 以 绘 出 详 图 进行 局 部 图 示 ， 也 可 以 用 列 成 表格 的 方法 集中 加 以 说 明 ， 这 种 


表格 称 为 工程 做 法 。 当 大 量 引用 通用 图 集中 的 标准 做 法 时 ， 使 用 工程 做 法 表 十 分 方便 高 
效 。 工 程 做 法 表 











9 内 容 一 般 包 括 : 工程 构造 的 部 位 、 名 称 、 做 法 及 备注 说 明 等 ， 因 为 多 数 

















































































































工程 做 法 属于 房屋 的 基本 土建 装修 ， 所 以 又 称 为 建筑 装修 表 。 表 3 - 4 为 某 市 北山 小 区 1 
号 住宅 楼 工程 的 工程 做 法 表 实 例 。 
表 3-4 某 市 北山 水 区 1 号 住宅 楼 工程 的 工程 做 法 
编号 | ай 做 法 编号 | ER 做 法 
кк кез ты ыа 70 С15 混凝土 垫 层 
s М | TES 
台阶 | 砖 砌 台阶 | ”做 法 见 浙 J18- 95 第 5 页 5 1 | #7 | 80 厚 压 实 碎 厂 
ШЕЛ 做 法 见 浙 J18-95 第 4 页 5 素 土 夯 实 
13 厚 1 : 1.5 水 泥 砂浆 面 层 压 光 13 JẸ 1 : 1.5 水泥 砂浆 面 层 
12 厚 1: 2.5 水 泥 和 砂浆 底层 压 光 (内 挫 5% 防 水 剂 ) 
т тт 纯 水 泥 砂 效 一 道 12 E 1 + 2.5 水 泥 砂浆 底层 
(一 ) 杂 物 间 70 FE C15 混凝土 垫 层 (内 摊 5% 降 水 剂 ) 
80 厚 压 实 碎 石 1: 5mm 厚 聚 氨 酯 防水 涂料 ， 
四 周 卷 起 250 高 (表面 撤 干 砂 )， 
RS TERMAS ЙИШДЕ 
13 厚 1: 1.5 水 泥 砂浆 面 层 | 地 面 | ,| 1800 高 (表面 撤 干 砂 ) 
НОСИ? 5 吧 防 水 剂 ) = | PER | ”防水 加 强 措施 ,在 墙根 部 巴 
12 厚 1: 2.5 水 泥 砂 浆 底层 (内 先 浇筑 210 高 C20 НЕСЯ 
&5%Б ОКАР ш je 3% Ж Ж). 厚度 与 墙 同 
地 面 | с 宽 , 穿 楼 板 套 管 高 出 地 面 50， 
(二 ) М | ИЖ 套 管 周边 200 范围 涂 1.5 JIR 
ЮРЮЙ. ТЕНИНЕ ЕРЕ 氨 酯 防水 涂料 加 强 层 
$ 210 高 C20 ZAREE O ЗИ 70 JE C15 аа 
ЖИР. КЕРЕ ЕДЕ. FEBE с 
得 高 出 地 而 50， 套 管 周边 200 范围 ЗОР 
ЕНА 素 土 夯实 
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编号 | AR 做 法 编号 | ай 做 法 
水 泥 瓦 (顺水 条 及 挂 瓦 条 同 结 防水 加 强 措施 ， 在 墙根 部 巴 
构 混 凝 土 板 ， 充 分 固定 ) 先 浇筑 210 高 C20 素 混凝土 
40X 30 顺水 条 @500, 30X |, (AA 3% 防 水 剂 )， 厚 度 与 增 
30 挂 瓦 条 厨房 “| 同 宽 。 穿 楼 板 套 管 高 出 地 面 
оиша | 一 50, ЖЕШ 200 范围 涂 1.5 
屋面 | ац | АЛОКА 学 聚氨酯 防水 涂料 加 强 层 
4 JE SBS 高 聚 物 改 性 沥青 防 钢筋 混凝土 楼 而 
水 卷 材 一 道 13 FE 1 :1.5 水 泥 砂浆 面 层 
2 厚 高 分 子 涂 腊 压 光 (内 挫 5%B 2k] 
20 厚 1: 3 水 泥 砂 浆 找平 
一 12 厚 1: 2.5 水 泥 砂浆 底层 
现 浇 钢筋 混凝土 屋面 板 (WJ 5% 防 水 剂 ) 
40 FE C20 细 石 混凝土 《内 配 pr 
纯 水 泥 砂浆 一 首 
$4@ 150 双向 ) 
WEE 1: 5mm 厚 聚 酯 脂 防水 涂料 ， 
и Bm 四 周 卷 起 250 高 (表面 撤 干 砂 )， 
| ТЕСТТИ ее СИЕТИ 
= fi ye Е AIE: ЧЕ р И 
2 № ЗЕЯ 210 高 C20 2 H + 
2 厚 高 分 子 涂 膜 (内 掺 3% 防 水 剂 )， 厚 度 与 墙 
20 厚 1: 3 水 泥 砂 浆 找 平 同 宽 。 穿 楼 板 套 管 高 出 地 面 
| ` 50， 套 管 周边 200 范围 涂 1.5 
ЖЕЙИН е iC 厚 聚氨酯 防水 涂料 加 强 层 
20 Jš 1: 2 永 泥 砂浆 (编织 钢 钢筋 混 凝 土 楼 面 
# <Ë 
a Е 刷 水 性 耐 擦洗 涂料 
7 Ттт СТИЛІНЕ 
а. 卧室 “| аа з EURED МР. 
И 4 厚 SBS 高 聚 物 改 性 源 青 防 | 顶棚 |。 厨房 | 分 这 找平 шы 
(三 ) | 屋面 | 水 卷 材 一 首 (一 ) | 卫生 间 
2 厚 高 分 子 涂 膜 车 库 5 厚 1: 0.5: 3 水 泥 石 灰 谊 
а ERE ВЕНЕ 
ВАЗНИ Е-е Ии 
13 J 1 : 1.5 水 泥 砂浆 面 层 压 光 SMAA iE 
楼 面 | шж | 12 厚 1: 2.5 水 泥 砂 浆 底层 ل‎ Чаа Е 
(一 ) | жж ЖОКЕ ЫН ЖИНЕП 3 JE iç 38 ZURT 
ш; 5 JE 1: 0.5 : 3 水 泥 石 灰 膏 
13 厚 1: 1.5 水 泥 砂浆 面 层 砂浆 打 底 压 实 赶 平 
压 光 (内 挫 5% 防 水 剂 ) = 
楼 面 | ”厨房 12 JE 1 : 2.5 水 泥 砂浆 底层 | 钢筋 混凝土 结构 面 
= (ê 5% 防 水 剂 ) Пе ор 面砖 或 外 墙 涂料 
纯 水 泥 砂浆 一 首 C | 饰 面 外 墙 | ЖЕКИ, FERT 























( 续 ) 

































































编号 | ай 做 法 编号 4R 做 法 
混凝土 与 乱 雯 连接 处 钉 钢丝 GE 1: 2 5 水 泥 砂 浆 底 层 
Р к ы = ET 14 FE 1 : 3 水 泥 砂浆 分 层 抹 平 
C | 饰 面 外 墙 | + ml Ca BE aaa PES 
240 厚 粘 土 多 孔 砖 砌 体 
外 墙 涂料 两 道 20 厚 1: 2. 5 防水 水 泥 砂 浆 
批 3 厚 滑石 粉 粉 面 | “(分 两 次 抹 灰 面 层 做 拉 细 毛 处 理 ) 
ПШ RRR АЕ МЕТ 
外 墙 | 女儿 墙 | Puyapa pa 网 (宽度 300) 
{= 内 侧 网 (宽度 300) ШИЯ 
混凝土 表面 刷 SN - 2 型 混 凝 8 厚 1: 2 水 泥 砂浆 音 面 ， 压 
ARTIKI ЮН | 水 泥 踢 脚 | ЗЕ 
(一 ) | OD 





240 厚 粘 土 多 孔 砖 








12 厚 1: 3 水 泥 砂浆 找平 





3.1.5 阅读 施工 
阅读 施工 图 之 








图 的 步骤 





图 例 和 符号 。 


(1) 看 图 纸 的 


建设 时 间 等 ) 。 
(3) 根据 负责 内 容 * 仔细 阅读 相关 类 别 的 图 纸 。 阅 读 时 ， 应 按照 先 整 体 后 局 部 ， 先 文 
字 后 图 样 ， 先 图 形 后 尺寸 的 原则 进行 。 


£ 引 例 
а) 指出 如 图 3. 22 所 示例 代表 的 含义 。 
(2) 指出 如 图 3. 23 所 示 中 两 种 标高 符号 各 自 的 使 用 范围 


78 











环 


前 除了 具备 投影 知识 和 形体 表达 方法 外 ， 还 应 熟识 施工 图 中 常用 的 各 种 


目录 ， 了 解 整 套图 纸 的 分 类 及 每 类 图 纸 的 张 数 。 
(2) 按照 目录 通读 一 遍 、 子 解 工程 概况 (建设 地 点 、 


境 、 建 筑 物 大 小 、 结 构 形 式 、 


3.2 建筑 施工 总 平面 图 识 图 基础 知识 








图 3.22 引 例 1 


图 3.23 引 例 2 





m= 建筑 施工 图 识 图 基础 知识 




















(1) 形成 : 将 拟 建 工 程 四 周一 定 范围 内 的 新 建 、 拟 建 、 原 有 和 拆除 的 建 ( 构 ) 筑 物 连同 
其 周围 的 地 形 地 貌 (道路 、 绿 化 、 土 坡 、 池 塘 等 )， 用 水 平 投影 方法 和 相应 的 图 例 所 画 出 的 
图 样 ， 为 总 平面 图 (总 平面 布置 图 ) 。 

(2) 用 途 : 可 以 反映 出 上 述 建筑 的 形状 、 位 置 、 朝 向 以 及 与 周围 环境 的 关系 ， 它 是 新 
定位 、 土 方 设 计 、 施 工 总 平面 图 设计 的 重要 依据 。 


3.2.2 总 平面 图 中 常用 的 图 例 
常用 的 比例 有 1 : 500, 1: 1000, 1 : 2000, 
3.2.3 图 示 内 容 


CD 图 名 、 比 例 、 指 北 针 、 风 玫瑰 图 (风向 频率 玫瑰 图 )、 图 例 。 风 向 频率 玫瑰 图 : 根 
据 某 一 地 区 多 年 平均 统计 的 各 个 方向 吹风 次 数 的 百分数 值 ， 按 一定 比例 绘制 ， 一 般 多 用 八 
个 或 十 六 个 罗盘 方位 表示 。 有 风 玫 瑰 图 ， 可 以 不 要 指 北 针 3 

(2) 附近 地 形 (等 高 线 ) 地 貌 (道路 、 水 沟 、 池 塘 寺 十 坡 等 ) 。 

Na 
(或 编号 ) 、 层 数 和 室内 外 标高 。 层 数 : 低层 建筑 可 用 相应 数量 的 小 黑 点 或 阿拉 伯 数 字 表 
=, Bwana ship wa, 

(4) 相 邻 原 有 建筑 、 拆 除 建筑 的 位 置 或 范围 。 

(5) 绿化 、 管 道 布置 。 
3.2.4 总 平面 图 的 阅读 要 点 

(1) 看 总 平面 图 的 比例 及 有 关 文 字 说 明 。 

(2) 由 图 名 了 解 工 程 性 质 、 由 等 高 线 了 解 地 形 地 势 。 

(3) 看 新 建 建筑 物 的 层 数 及 室内 外 标高 。 

(4) 根据 原 有 建筑 物 及 道路 了 解 新 建 建筑 物 的 周围 环境 和 位 置 。 

(5) 根据 指 北 针 、 风 玫瑰 图 分 别 制 制 建筑 物 的 朝向 及 当地 常年 风向 。 


3.2.5 总 平面 图 图 例 ( 表 3-5) 













































































































































































表 3-5 建筑 总 平面 图 图 例 
名 称 图 例 说 明 








(1) 上 图 为 不 画 出 入 口 图 例 ， 下 图 为 画 出 人口 


图 例 
新 建 的 建筑 物 (2) 需要 时 ,可 在 图 形 内 右上 角 以 圆 点 或 数字 表 
示 ， 层 数 (高 层 宜 用 数字 ) 


(3) 用 粗 实 线 表 示 






































(1) 应 注 明 拟 利用 者 


原 有 的 建筑 物 | (2) 用 细 实 线 表 示 
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名 称 图 例 说 明 
计划 扩建 预 留 j | 
i 01 E 
ваня | 用 中 粗 虚 线 表示 
拆除 的 建筑 物 | + {| ”用 细 实 线 表示 
Hii | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 被 挡 土 在 “ 凸 出 ”的 一 侧 
Шише |= “= D 上 图 为 实体 性 质 围 增 ， 下 网 为 通 透 性 质 围 堪 
Б ЕЕ СЕБЕ (2) 如 仅 表示 围 雯 时， 不 画 大 门 
原 有 的 道路 
室外 标高 we 室外 标高 也 可 采用 等 高 线 表示 
散 状 材料 
露天 堆 场 
saw | TTE 
(1) 边 坡 较 长 时 ， 可 在 一 端 或 两 端 局 部 表示 
(2) 下 边线 为 虚线 表示 填 广 
护坡 ТП Tum 























3.3 建筑 平面 图 识 图 基础 知识 


£ зш 


读 下 面 的 建筑 施工 图 (图 3.24)， 做 以 下 题 。 
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图 3.24 某 房屋 建筑 施工 平面 图 

(1) 休息 室 的 开间 是 多 少 ? 进深 是 多 少 ? 

(2) 该 建筑 施工 图 的 图 名 是 什么 ”比例 多 少 ? 

(3) 房屋 长 度 总 尺寸 是 多 少 ? 宽度 总 尺寸 是 多 少 ? 

(4) 简 述 房间 的 布置 、 用 途 及 交通 联系 。 

(5) 简 述 门窗 的 数量 及 型 号 和 长 度 尺寸 。 

(6) 简 述 痢 切 符号 的 制图 规定 。 
3.3.1 建筑 平面 图 的 形成 及 作用 

(1) 形成 : 沿 各 层 的 门 、 窗 洞口 (通常 离 本 层 楼 、 地 面 约 1. 2m， 在 上 行 的 第 一 个 梯 段 
内 ) 的 水 平 剖 切面 ， 将 建筑 剖 开 成 若干 段 ， 并 将 其 用 直接 正 投影 法 投射 到 H 面 的 剖面 图 ， 
即 为 相应 层 的 平面 图 。 各 层 平面 图 只 是 相应 “ 段 ”的 水 平 投影 。 若 中 间 各 层 平面 组 合 、 结 
构 布 团 、 构 造 情况 等 完全 相同 ， 则 只 需 画 一 个 具有 代表 性 的 平面 图 ， 即 “标准 层 平面 图 ”。 
将 建筑 通过 其 顶层 门窗 洞口 水 平 诈 开 ， 齐 切面 以 上 到 屋面 部 分 ， 直 接 正 投影 投射 到 H h 
即 屋顶 平面 图 。 

(2) 作用 : 反映 房屋 的 平面 形状 、 大 小 和 房间 的 布局 ; 门窗 洞口 的 位 置 、 尺 寸 ; 
墙 、 柱 的 尺寸 及 使 用 的 材料 ， 是 概 预 算 、 备 料及 施工 中 放 线 、 砌 墙 、 设 备 安装 等 的 重要 
依据 。 
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3.3.2 建筑 平面 图 图 示 内 容 




















1. 底层 平面 图 

不 但 要 图 示 本 层 的 房间 布置 及 墙 、 柱 、 门 窗 等 构 配 件 的 位 置 、 尺 十 以外， 还 要 图 示 与 
本 建筑 有 关 的 台阶 、 散 水 、 花 池 及 垃圾 箱 等 的 水 平 外 形 图 。 

2. 二 层 或 二 层 以 上 楼 层 平面 图 

不 但 要 图 示 本 层 的 房间 布置 及 墙 、 柱 、 门 窗 等 构 配 件 的 位 置 、 尺 十 以外， 还 要 图 示 下 
面 一 层 的 雨 篷 、 窗 机 等 构件 水 平 外 形 图 。 

3. 屋顶 平面 图 

它 用 来 表示 屋面 的 排水 方向 、 分 水 线 坡度 和 雨水 管 位 置 等 。 


3. 3.3 建筑 平面 图 规定 画 法 
































1. 比例 及 朝向 

建筑 平面 图 一 般 采 用 1 : 200—1 : 100 的 比例 绘制 ; 当 内 容 较 少时 ， 屋 顶 平面 图 常 按 
1 : 200 的 比例 绘制 ; 局 部 平面 图 根据 需要 ， 可 采用 1* 100、1 : 50, 1: 20, 1: 10 等 比例 
绘制 。 指 北 针 显示 了 建筑 物 的 朝向 。 

2. 建筑 平面 图 中 常用 的 建筑 配件 图 例 

















建筑 平面 图 中 常用 的 建筑 配件 图 例 、 见 表 3 - 6。 
Ж3-6 建筑 平面 图 中 部 分 建筑 配件 图 例 



















































































































































































= 图 例 名 称 图 例 ей =m [еж 图 例 
ui IB [mt m ш | | [ек 6 
J | 4 p я ш = 
ад Ea к=н 
p = =a t= 
к Ег Mi Ег ии ПО |а БО 
坐 便 3 
= = РЧ р> |ж 四 
楼 梯 = 
平面 上 K о 
Е 宽 x 高 或 
т ИЕ +l i+ bs Bi аа рос 
底层 中 间 层 мы Ын 

















3. 定位 轴线 及 其 编号 

定位 轴线 主要 用 来 确定 建筑 结构 和 构件 的 位 置 ， 从 而 确定 房间 的 开间 和 进深 。 
4. 图 线 

(1) 粗 实 线 : 被 前 切 平面 前 到 的 墙 、 柱 的 断面 轮廓 线 。 
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=== 建筑 施工 图 识 图 基础 知识 EEE 


(2) PRR: 门 的 开启 线 、 尺 十 起止 符号 。 

(3) 细 实 线 : 未 剖 到 的 构件 轮廓 线 ( 如 : 台阶 、 散 水 、 窗 台 、 各 种 用 具 设施 )、 尺 
寸 线 。 

(4) 单 点 长 划 线 : 定位 轴线 。 

Б. RF 


D 外 部 尺寸 (三 道 ) 

(1) 总 尺寸 : 标注 建筑 物 的 最 外 轮廓 尺寸 。 

(2) 轴线 尺寸 : 定位 轴线 间 的 距离 ， 了 解 房间 的 开间 和 进深 。 

(3) 细部 尺寸 : 标注 门 、 窗 、 柱 的 宽度 以 及 细部 构件 的 尺寸 。 细部 尺寸 距离 图 样 最 外 
轮廓 线 约 为 15mm， 三 道 尺寸 线 之 间 的 距离 约 为 8mm. 

2) 内 部 尺寸 

表示 房间 内 部 门窗 洞口 、 各 种 设施 的 大 小 及 位 置 。 

6. 门窗 编号 ‚О 

门窗 一 般 位 于 墙 体 上 ， 与 墙 体 共同 分 隔 空间 。 门 的 伍 转 还 显示 了 建筑 的 交通 组 织 。 门 
窗 实 际 是 墙 体 上 的 洞口 ， 多 数 可 以 被 剖 切 到 ， 绘 制 时 将 区 处 墙 线 断 开 ， 以 相应 网 例 显示 。 
对 于 不 能 前 切 到 的 高 窗 ， 则 不 断 开 墙 线 ， 用 虚线 绘制 。 门 窗 应 编号 ， 编 号 直接 注 写 于 门窗 
旁边 ( 门 一 一 M1、M2、M3… 窗 一 一 C1、C2* C3…) 一 般 情况 ， 在 首页 或 平面 图 同 页 图 纸 
上 ， 附 有 门窗 表 如 图 3. 25 PR. 
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首 层 平面 图 |.106 
图 3.25 某 房屋 建筑 平面 图 
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7. 抹 灰 层 、 材 料 图 例 





(1) 比例 大 于 1 : 50 的 平面 图 ,应 画 出 抹 灰 层 ， 并 宣 画 出 材料 图 例 。 
(2) 比例 等 于 1 : 50 的 平面 图 ， 抹 灰 层 的 面 层 线 应 根据 需要 而 定 。 
(3) 比例 小 于 1 : 50 的 平面 图 ， 可 不 画 出 抹 灰 层 。 
(4) 比例 为 1 : 100—1 : 200 的 平面 图 ， 可 画 简化 的 材料 图 例 ( 如 砌 体 墙 涂 红 、 钢 筋 混 
凝 土 涂 黑 等 ) 。 
(5) 比例 小 于 1 : 200 的 平面 图 ， 可 不 画 材料 图 例 ， 面 层 线 可 不 画 出 。 
8， 标 高 
建筑 平面 图 中 应 标注 主要 楼 地 面 的 完成 面 标高 。 一 般 取 底 层 室内 地 坪 为 零点 标高 ， 其 
他 各 处 室内 楼 地 面 ， 凡 坚 向 位 置 不 同 ， 都 应 标注 其 相对 标高 。 底 层 平面 图 还 应 标注 室外 
标高 。 
9. 文字 说 明 
常见 的 文字 说 明 有 图 名 、 比 例 、 房 间 名 称 或 编号 “门窗 编号 、 构 配件 名 称 、 做 法 引 
注 等 。 
10. 索引 符号 
图 中 如 需 男 面 详 图 或 引用 标准 图 集 来 表达 局 部 构造 ， 应 在 图 中 的 相应 部 位 以 索引 
符号 索引 ,包括 剖 切 索引 和 指向 索引 > 相同 的 建筑 构造 或 配件 ， 索引 符号 可 仅 在 一 处 
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11. #54 

在 首 层 平面 图 上 应 绘制 前 切 符号 ， 用 于 指示 剖面 图 痢 切 位 置 及 剖 视 方向 。 痢 切 符号 应 
当 编号 以 便 查找 ， 编 号 的 书写 位 置 与 前 切 方向 有 关 ， 旁 边 还 应 注 写 剖面 图 所 在 的 图 纸 。 痢 
切 符号 与 剖 视 图 逐一 对 应 。 

12. 其 他 符号 

其 他 符号 有 箭头 、 折 断 线 、 连 接 符 号 和 对 称 符号 等 。 
3.3.4 建筑 平面 图 的 绘图 步骤 
建筑 平面 图 通常 可 按照 以 下 3 个 步 又 进行 绘制 ， 如 图 З. 26 所 示 。 
. 定 比 例 选 图 幅 
根据 建筑 的 规模 和 复杂 程度 确定 绘图 比例 ， 然 后 按 图 样 大 小 挑选 合适 的 图 幅 。 普 通 建 
筑 的 比例 以 1 : 100 居多 ， 图 样 大 小 应 将 外 部 尺寸 和 轴线 编号 一 并 考虑 在 内 。 除 图 纸 目 录 
所 常用 的 A4 幅面 外 ， 一 套图 的 图 幅 数 不 宜 多 于 两 种 。 
2. 绘制 底稿 
底稿 必须 利用 绘图 工具 和 仪器 ， 使 用 稍 硬 的 铅笔 按 如 下 顺序 绘制 。 
СТ) 绘制 图 框 和 标题 栏 ， 均 匀 布 置 图 面 ， 绘 出 定位 轴线 。 
(2) 绘 出 全 部 墙 、 柱 断面 和 门窗 洞口 ， 同 时 补 全 未 定 轴线 的 次 要 的 非 承重 墙 。 


(3) 绘 出 所 有 的 建筑 构 配 件 、 卫 生 器具 的 图 例 或 外 形 轮廓 。 
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第 一 步 第 二 步 第 三 步 完成 图 
图 3.26 某 房屋 建筑 平面 图 绘图 过 程 

(4) 标注 尺寸 和 符号 。 

(5) 安排 好 书写 文字 及 标注 尺寸 的 位 置 。 

3. 校 核 ， 加 深 图 线 

加 深 图 线 应 按照 从 上 到 下 、 从 左 到 右 、 从 细 线 到 粗 线 的 步骤 进行 ， 作 为 最 终 的 成 果 
图 ， 应 极为 认真 仔细 。 图 线 的 宽度 2， 应 根据 图 样 的 复杂 程度 和 比例 ， 按 《房屋 建筑 制图 
统一 标准 》(GB/T 50001 一 2001) 中 图 线 的 规定 选用 。 绘 制 较 简 单 的 图 样 时 ， 可 采用 两 种 线 
宽 的 线 宽 组 ， 其 线 宽 比 宜 为 5、0. 256. 


3.4 建筑 立 面 图 和 建筑 剖面 图 识 图 基础 知识 


£f sm 


读 下 面 的 建筑 施工 立 面 图 (图 3.27)， 做 以 下 题 。 
(1) 该 建筑 施工 图 的 图 名 是 什么 ? 比例 多 少 ? 
(2) 外 墙 勒 脚 是 什么 材料 做 的 ? 
(3) 图 中 该 房屋 第 一 层 窗台 标高 是 多 少 ? 
85 
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图 3.27 某 房屋 建筑 施工 立 面 图 





3. 4. 1 建筑 立 面 图 概述 


假设 在 建筑 物 四 周 放置 4 个 竖 直 投影 面 ， 即 V 而 、W 而 、V 面 的 平行 面 和 W 面 的 平行 
面 。 建 筑 物 向 这 四 个 投影 面 作 正 投影 所 得 到 的 图 样 ， 统 称 为 建筑 立 面 图 。 投 影 面 的 位 置 并 不 
固定 ， 可 以 根据 建筑 物 的 形状 确定 ， 以 方便 、 清 晰 地 表达 建筑 形体 为 准 ， 一 般 选择 与 建筑 主 
体 走向 相 一 致 。 建 筑 立 面 图 与 屋顶 平面 图 共同 组 成 了 建筑 的 多 面 投影 图 ， 在 工程 中 主要 用 来 
表明 房屋 的 外 形 外 貌 ， 反映 房 屋 的 高 度 、 层 数 ， 屋顶 的 形式 ， 墙 面 的 做 法 ， 门 窗 的 形式 、 
大 小 和 位 置 ， 以 及 窗台 、 阳 台 、 雨 笑 、 榴 口 、 勒 脚 、 台 阶 等 构造 和 配件 各 部 位 的 标高 。 


3. 4.2 建筑 立 面 图 命名 


立 面 图 的 名 称 ， 通 常 有 以 下 3 种 命名 方式 。 

D 按 立 面 的 主 次 命名 。 把 房屋 的 主要 出 入 口 或 反映 房屋 外 貌 主 要 特征 的 立 面 图 称 为 

正 立 面 图 ， 而 把 其 他 立 面 图 分 别称 之 为 背 立 面 图 、 左 侧 立 面 图 和 右 侧 立 面 图 等 。 

(2) 按 着 房屋 的 朝向 命名 。 可 把 房屋 的 各 个 立 面 图 分 别称 为 南 立 面 图 、 北 立 面 图 、 东 

立 面 图 和 西 立 面 图 。 
(3) 按 立 面 图 两 端的 定位 轴线 编号 来 命名 ， 如 中 一 四 立 面 图 、 四 一 OO 立 面 图 等 。 有 定 

位 轴线 的 建筑 物 宜 按 此 方式 命名 。 
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3.4.3 





建筑 施工 图 识 图 基础 知识 EEE 








建筑 立 面 图 的 图 示 内 容 与 规定 画 法 

















) 








建筑 立 面 图 一 般 采 用 1 : 100—1: 200 的 比例 绘制 如 图 3. 28 所 示 。 
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图 3.28 某 房屋 建筑 立 面 图 





1:100 


轴线 及 其 编号 





к 


Е 5 
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而 图 只 需 绘 出 建筑 两 端的 定位 轴线 和 编号 ， 用 于 标定 立 面 ， 以 便 与 平面 图 对 照 识 读 。 
构 配 件 投影 线 








面 图 是 建筑 物 某 一 侧面 在 投影 面 上 的 全 部 投影 ， 由 该 侧面 所 有 构 配件 的 可 见 投影 线 





组 成 。 因 为 建筑 的 立 面 造型 丰富 多 彩 ， 所 以 立 面 图 的 图 线 也 往往 十 分 人 繁杂， 其 中 ， 最 重要 


的 是 墙 














、 屋 顶 及 门窗 的 投影 线 。 外 墙 与 屋顶 (主要 是 坡 屋顶 ) 于 合成 了 建筑 形体 ， 其 投影 线 


构成 了 建筑 的 主要 轮廓 线 ， 对 建筑 的 整体 塑造 具有 决定 性 的 作用 。 外 门窗 在 建筑 表面 常 占 
有 大 片 的 面积 ， 与 外 墙 一 起 共同 玮 合 了 建筑 物 ， 是 立 面 图 中 的 主要 内 容 。 图 示 时 ， 外 墙 和 
屋顶 轮廓 一 般 以 真实 投影 绘制 ， 其 饰 面 材料 以 图 例 示 意 ， 如 面砖 、 屋 面 瓦 等 。 门 窗 的 细部 
配件 较 多 ， 当 比例 较 小 时 不 易 绘制 。 门 窗 一 般 按 《建筑 制图 标准 》 中 规定 的 图 例 表 达 ， 但 
应 如 实 反映 主要 参数 。 其 他 常见 的 构 配 件 还 有 : 阳台、 雨 笑 、 立 柱 、 花 坛 、 台 阶 、 坡 道 、 
勒 脚 、 栏 杆 、 挑 榴 、 水 箱 、 室 外 楼 梯 及 雨水 管 等 ， 应 注意 表达 和 识 读 。 


8, 











尺寸 标注 











V 











而 图 的 尺寸 标注 以 线性 尺寸 和 标高 为 主 ， 有 时 也 有 径 向 尺寸 、 角 度 标注 或 坡度 ( 直 
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角 三 角形 形式 )。 线 性 尺寸 一 般 注 在 图 样 最 下 部 的 两 轴线 间 ， 如 需要 ， 也 可 标注 一 些 局 部 
尺寸 ， 如 建筑 构造 、 设 施 或 构 配 件 的 定型 定位 尺寸 。 立 面 





图 上 应 标注 某 些 重要 部 位 的 标 








в, MESLE. ЖИ, HA. ВЕ, ЖЕН, КЛМ ИНАЯ. 





4. 文字 说 明 
文字 说 明 包 括 图 名 、 比 例 和 注释 。 旭 


























筑 立 面 图 在 施工 过 程 中 ， 





于 室外 装修 。 立 





+= 




















面 图 上 应 当 使 用 引出 线 和 文字 表明 建筑 多 
5. 索引 符号 





























立 面 各 部 位 的 饰 面 材料 、 








颜色 和 


装修 做 法 等 。 


如 需 另 画 详 图 或 引用 标准 图 集 来 表达 局 部 构造 ， 应 在 图 中 的 相应 部 位 以 索引 符号 索引 。 




















3. 4.4 建筑 立 面 图 的 绘图 步骤 
绘制 建筑 立 面 图 与 绘制 建筑 平面 图 一 






































用 铅笔 加 深 。 在 用 铅笔 加 深 建筑 立 面 图 图 稿 时 ， 图 线 符合 制图 

















样 ， 也 是 先 选 定 
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图 3.29 某 房屋 建筑 立 面 图 绘图 过 程 
(1) 室外 地 坪 线 宜 画 成 线 宽 为 1. 42 的 加 粗 实 线 。 








线 ， 如 墙 面 上 的 分 格 线 、 勒 脚 、 雨 水 管 
0. 256 的 细 实 线 。 


3.4.5 建筑 剖面 图 概述 
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(2) 建筑 立 面 图 的 外 轮廓 线 ， 应 画 成 线 宽 为 5 的 粗 实 线 。 
(3) 在 外 轮廓 线 之 内 的 止 进 或 凸 出 墙 面 的 轮廓 线 ， 都 画 成 线 宽 为 0. 56 的 中 实 线 。 
(4) 一 些 较 小 的 构 配件 和 细部 轮廓 线 ， 表示 立 面目 进 或 凸 出 的 一 些 次 要 构造 或 装饰 








等 图 形 线 , 还 有 一 些 图 









































比例 和 图 幅 ， 然 后 绘制 底稿 ， 最 后 
纲 范 的 规定 ， 如 图 3. 29 PR. 




















例 线 ， 都 可 画 成 线 宽 为 


建筑 物 由 复杂 的 内 部 组 成 ,仅仅 通过 平面 图 和 立 面 图 ， 并 不 能 完全 表达 这 些 内 部 构 





= 建筑 施工 图 识 图 基础 知识 














造 。 为 了 显示 出 建筑 的 内 部 结构 ， 可 以 假想 一 个 竖 直 痢 切 平面 ， 将 房屋 衣 开 ， 移 去 前 开平 
面 与 观察 者 之 间 的 部 分 ， 并 作出 剩余 部 分 的 正 投影 图 ， 此 时 得 到 的 图 样 称 为 建筑 剖面 图 。 
眼 想 的 剖 切 面 也 可 以 是 多 个 。 当 多 个 相互 平行 的 剖 切 面前 切 时 ， 得 到 的 剖面 图 为 阶梯 剖 下 
图 。 剖 面 图 主要 用 来 表示 房屋 内 部 的 竖 向 分 层 、 结 构 形 式 、 构 造 方式 、 材 料 、 做 法 、 各 部 
位 间 的 联系 及 高 度 等 情况 。 如 楼 板 的 竖 向 位 置 、 梁 板 的 相互 关系 、 屋 面 的 构造 层次 等 。 它 
与 建筑 平面 图 、 立 面 图 相配 合 ， 是 建筑 施工 图 中 不 可 缺少 的 基本 图 样 之 一 。 剖 面 图 的 剖 切 
位 置 应 选 在 房屋 的 主要 部 位 或 建筑 构造 较为 典型 的 部 位 ， 通 常 应 通过 门窗 洞口 和 楼 梯 间 。 
剖面 图 的 数量 应 根据 房屋 的 复杂 程度 和 施工 实际 需要 而 定 。 两 层 以 上 的 楼 房 一 般 至 少 要 有 
一 个 通过 楼 梯 间 剖 切 的 剖面 图 。 剖 面 图 的 图 名 、 剖 切 位 置 和 剖 视 方向 ， 由 首 层 平 面 图 中 的 
齐 切 符号 确定 。 


3.4.6 建筑 剖面 图 图 示 内 容 


建筑 剖面 图 的 比例 视 建筑 的 规模 和 复杂 程度 选取 ， 一 般 采 用 与 了 
比例 绘制 。 建 筑 剖 面 图 通常 包括 以 下 内 容 ， 如 图 3. 30 所 未。 
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23.30 某 房屋 建筑 剖面 图 
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1. 轴线 及 其 编号 
在 剖面 图 中 ， 凡 是 被 剖 到 的 承重 墙 、 柱 都 应 标 出 定位 轴线 及 其 编号 ， 
照 识 读 ， 对 建筑 进行 定位 。 


2. 梁 、 板 、 柱 和 墙 体 























以 便 与 平面 图 对 














建筑 剖面 图 的 主要 作用 就 是 表达 各 构 配 件 的 竖 向 位 置 关 系 。 作 为 水 平 承重 构件 的 各 种 
框架 粱 、 过 梁 、 各 种 楼 板 、 屋 面板 以 及 圈 粱 、 地 坪 等 ， 在 平面 图 和 立 面 图 中 通常 是 不 可 见 
或 者 不 直观 的 构件 ， 但 在 剖面 图 中 ,不仅 能 清晰 地 显示 出 这 些 构件 的 断面 形状 ， 而 且 可 以 
很 容易 地 确定 其 竖 向 位 置 关系 。 建 筑 物 的 各 种 荷载 最 终 都 要 经 过 墙 和 柱 传 给 基础 ， 可 见 ， 
水 平 承重 构件 与 墙 、 柱 的 相互 位 置 关系 也 是 剖面 图 表达 的 重要 内 容 ， 对 指导 施工 具有 重要 
意义 。 梁 、 板 、 柱 和 墙 体 的 投影 图 线 分 为 剖 切 部 分 轮廓 线 ( 粗 实 线 ) 和 可 见 部 分 轮廓 线 (中 
实 线 )， 都 应 按 真 实 投影 绘制 。 其 中 ， 被 剖 切 部 分 是 图 示 内 容 的 主体 ， 需 重点 绘制 和 识 读 。 
墙 体 和 柱 在 最 底层 地 面 之 下 以 折断 线 断 开 ， 基础 可 忽略 不 画 。 不 同比 例 的 剖面 图 ， 其 抹 灰 





















































层 、 楼 地 面 、 材 料 图 例 的 省 略 画 法 ， 应 符合 下 列 规 定 。 














(1) 比例 大 于 1 : 50 的 剖面 图 ， 应 画 出 抹 灰 层 与 楼 地 面 s 屋面 的 面 层 线 ， 并 宜 面 出 材 





料 图 例 。 








(2) 比例 等 于 1 : 50 的 剖面 图 ， 宣 画 出 楼 地 面 `- 屋 面 的 面 层 线 ， 抹 灰 层 的 面 层 线 应 根 


据 需要 而 定 。 
(3) 比例 小 于 1 : 50 MIE. пу рн. 但 宜 画 出 楼 地 面 、 








屋面 的 面 层 线 。 


(4) 比例 为 1: 100—1 : 200 的 剖面 图 ， 可 画 简 化 的 材料 图 例 ( 如 砌 体 墙 涂 红 、 钢 筋 混 


凝 土 涂 黑 等 )， 但 宜 画 出 楼 地 面 : 屋面 的 面 层 线 。 




















(5) 比例 小 于 1 : 200 的 剖面 图 ， 可 不 画 材料 图 例 ， 楼 地 面 、 屋 面 的 面 层 线 可 不 画 出 。 


3. ПЖ 


剖面 图 中 的 门窗 可 分 为 两 类 : 一 是 被 前 切 的 门窗 ， 一 般 都 位 于 被 前 切 的 墙 体 上 ， 显 示 
了 其 竖 向 位 置 和 斥 寸 ,是 重要 的 图 示 内 容 ， 应 按 图 例 要 求 绘制 ; 二 是 未 痢 切 到 的 可 见 门 





窗 ， 其 实质 是 该 门窗 的 立 面 投影 。 剖 面 图 中 的 门窗 不 用 注 写 编号 。 
4. 楼梯 





凡是 有 楼 层 的 建筑 ， 至 少 要 有 一 个 通过 楼 梯 间 前 切 的 剖面 图 ， 并 且 在 剖 切 位 置 和 剖 切 
向 的 选择 上 ， 应 尽 可 能 多 地 显示 出 楼 梯 的 构造 组 成 。 楼 梯 的 投影 线 一 般 也 包括 剖 切 和 可 见 








两 部 分 。 从 痢 切 部 分 可 以 清楚 地 看 出 楼 梯 段 的 倾角 、 板 厚 、 踏 步 尺寸 、 踏 步 数 以 及 楼 层 平 





台 、 休 息 平台 的 竖 向 位 置 等 。 可 见 部 分 包括 栏杆 扶手 和 梯 段 ， 栏杆 扶 手 一 般 简 化 绘制 ， 梯 





段 则 分 为 明 步 楼 梯 和 暗 步 楼 梯 ， 暗 步 楼 梯 常 以 虚线 绘 出 不 可 见 的 踏步 。 
5. 其 他 建筑 构 配 件 

其 他 建筑 构 配 件 主要 有 : ABM. МОЙ, ПОЕ, УЕ, «Ла, HA. 

坛 及 雨水 管 等 。 

6. 尺寸 标注 



































应 标注 轴线 间距 和 端 部 轴线 间 的 总 尺寸 ， 上 方 的 屋顶 部 分 通常 不 标 。 图 村 
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ВИ. ти, 4 


建筑 剖 、 立 面 图 的 尺寸 标注 也 可 以 分 为 外 部 尺寸 标注 和 内 部 尺寸 标注 两 种 。 图 样 底部 





f 左 右 两 侧 应 至 少 





建筑 施工 图 识 图 基础 知识 











标注 一 侧 ， 且 应 当 标 注 三 道 尺寸 : 最 靠近 图 样 的 一 道 显示 外 墙 上 的 细部 尺寸 ， 主 要 是 门窗 
洞口 的 位 置 和 间距 ; 中 间 一 道 标注 地 面 、 楼 板 的 间距 ， 用 于 显示 层 高 ; 最 外 层 为 总 尺寸， 
显示 建筑 总 高 。 根 据 需 要 ， 建 筑前 面 图 还 包括 一 定数 量 的 内 部 尺寸 ,用 于 确定 一 些 局 部 建 
筑 构 配件 的 位 置 和 形状 。 
7. 标高 
标高 专用 于 竖 向 位 置 的 标注 。 建 筑 立 面 图 中 除 使 用 线性 尺寸 进行 标注 外 ， 还 必须 注 明 
重要 部 位 的 标高 ， 以 方便 施工 。 需 要 注 明 的 部 位 一 般 包括 : 室内 外 地 坪 、 楼 面 、 平 台面 、 
屋面 、 门 窗 洞 口 以 及 吊顶 、 雨 篷 、 挑 榴 、 梁 的 底面 。 楼 地 面 和 平台 面 应 标注 建筑 标高 ， 即 
工程 完成 面 标高 。 楼 地 面 和 门窗 标高 通常 紧 贴 三 道 尺寸 线 的 最 外 道 注 写 ， 并 竖 向 成 直线 排 
列 。 其 他 标高 可 直接 注 写 于 相应 部 位 。 
8. 文字 说 明 
常见 的 文字 说 明 有 图 名 、 比 例 、 构 配件 名 称 及 做 法 引 注 等 。 
9. 索引 符号 
如 需 另 画 详 图 或 引用 标准 图 集 来 表达 局 部 构造 应 在 图 中 的 相应 部 位 以 索引 符号 
索引 。 
10. 其 他 符号 
其 他 符号 有 箭头 、 折 断 线 、 连 接 符号 及 对 称 符号 等 。 
3.4.7 ”建筑 剖面 图 的 画 法 


建筑 剖面 图 绘图 步骤 ,如 图 3. 31 所 示 。 


































































































































































































图 3.31 某 房 屋 建筑 剖面 图 绘图 过 程 
(1) 定 轴线 、 室 内 外 地 坪 线 、 楼 面 线 和 屋顶 顶棚 线 ， 并 画 出 墙 身 。 
(2) 定 门 窗 和 楼 梯 的 位 置 ， 画 出 细部 结构 ( 梁 、 板 、 台 阶 、 雨 篷 、 天 沟 檐 口 、 屋 面 
等 )， 并 擦 去 多 余 的 线 。 
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(3) 检查 无 误 后 ， 加 
(4) 标注 标高 、 尺 寸 


# 引 例 


(1) 楼 梯 详 图 一 般 采 用 多 


RHE 


深 图 样 ， 画 出 材料 图 例 。 
、 轴 线 ， 填 写 图 名 、 比 例 ， 书写 文 字 说 明 。 


3.5 建筑 详 图 识 图 基础 知识 





大 比例 绘制 ? 


(2) 外 墙 详 图 中 一 般 包 括 哪儿 种 房屋 构造 ? 





3.5.1 建筑 详 图 概述 











建筑 平 、 立 、 剂 面 图 一 般 采 用 较 小 的 比例 绘制 ， 而 某 些 建 筑 构 配件 (如 门窗 、 楼 梯 、 
阳台 及 各 种 装饰 等 ) 和 某 些 建筑 剖面 节点 (如 榴 口 、 窗 台 、 散 水 以 及 楼 地 面 面 层 和 屋面 面 层 
等 ) 的 详细 构造 无 法 表达 清楚 。 为 了 满足 施工 要 求 ， 必 须 将 这 些 细部 或 构 、 配 件 用 较 大 的 
比例 绘制 出 来 ， 以 便 清 晰 地 表达 构造 层次 、 做 法 、 用 料 和 详细 尺 二 等 内 容 ， 指 导 施 工 ， 这 





种 图 样 称 为 建筑 详 图 ， 也 称 为 大 样 图 或 节点 详 图 。 


建筑 详 图 是 建筑 平 、 

















立 、 齐 面 图 等 基本 图 的 补充 和 深化 ， 它 不 是 建筑 施工 图 的 必 有 


部 分 ， 是 否 使 用 详 图 一 般 根 据 需要 来 定 。 比 如 某 些 十 分 简单 的 工程 可 以 不 画 详 图 。 但 
是 ， 如 果 建 筑 含 有 较为 特殊 的 构造 、 样 式 一 做 法 等 ， 仅 靠 建筑 平 、 立 、 剖 面 图 等 基本 网 
无 法 完全 表达 时 ， 必 须 绘制 相应 部 位 的 详 图 ,不 得 省 略 ” 对 于 采用 标准 图 或 通用 详 图 的 
建筑 构 、 配 件 和 剖面 节 点 ， 只 要 注 明 所 采用 的 图 集 名 称 、 编 号 或 页 次 ， 则 可 不 必 再 夯 


详 图 。 
建筑 详 图 并 非 一 种 独 
儿 种 的 组 合 。 各 种 详 图 的 
司 ， 可 对 照 学 习 。 所 不 同 
编号 的 圆圈 直径 可 增 大 为 
图 编号 ， 编 号 应 与 被 索引 
在 建筑 详 图 中 ， 同 样 
门 绘制 。 在 建筑 施工 图 中 
































立 的 图 样 ， 它 实际 二 是 前 面 讲 过 的 平 、 立 、 剖 面 图 样 中 的 一 种 或 
绘制 方法 、 图 了 示 内 容 和 要 求 也 与 前 述 的 平 、 立 、 齐 面 图 基本 相 
的 是 ， 详 图 只 绘制 建筑 的 局 部 ， 且 详 图 的 比例 较 大 ， 因 而 其 轴线 
10mm 绘制 。 详 图 也 应 注 写 图 名 和 比例 。 另 外 ， 详 图 必须 注 写 详 
的 图 样 上 的 索引 符号 相对 应 。 
能 够 继续 用 索引 符号 引出 详 图 ， 既 可 以 引用 标准 图 集 ， 也 可 以 专 
， 详 图 的 种 类 繁多 ,不 一 而 足 ， 如 楼 梯 详 图 、 榴 口 详 图 、 门 窗 节 























点 详 图 、 墙 身 详 图 、 台 阶 详 图 、 雨 篷 详 图 、 变 形 缝 详 图 等 。 凡 是 不 易 表达 清楚 的 建筑 细 


部 ， 都 可 绘制 详 图 。 其 主 
尺寸 标注 齐全 ,文字 说 明 
本 书 仅 对 较为 常见 的 


3.5.2 ”外 墙 剖 面 详 图 




















要 特点 是 ， 用 能 清晰 表达 所 绘 节点 或 构 、 配 件 的 较 大 比例 绘制 ， 
详尽 。 
外 墙 训 面 详 图 和 楼 梯 详 图 进行 简单 介绍 。 




















外 增 训 面 详 图 又 称 为 增 身 大 样 图 ， 是 建筑 外 增 剖 面 的 局 部 放大 图 ， 它 显示 了 从 地 











而 (有 时 是 从 地 下 室 地 面 





























) 至 榴 口 或 女儿 墙 顶 的 几乎 所 有 重要 的 墙 身 节点 ,是 使 用 最 多 





的 建筑 详 图 之 一 。 由 于 比例 较 大 ， 致使 图 样 过 长 ， 此 时 ， 常 将 门窗 等 沿 高 度 方 向 完全 





相同 的 部 分 断 开 略 去 ,上 
标注 。 
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P 间 以 连接 符号 相连 ， 但 简化 绘制 的 构件 仍 应 按 原 尺寸 进行 


外 增 身 详 图 实际 上 是 于 





lE 筑 训 面 图 的 局 部 放大 图 ， 








屋 的 屋面 、 楼 














H] 





、 地 














口 、 楼 板 与 墙 地 连接 、 门 窗 顶 、 窗 台 和 勒 脚 、 散 水 的 构造 ， 是 施工 的 重要 依据 。 如 


所 示 为 某 工程 的 外 墙 训 面 详 图 ， 


11.760 





绘图 比例 是 1 : 20, 


20 厚 1:2.5 水 泥 砂浆 找平 层 





360 











10.870 


0.970 


° 
а 
© 
а 
= 
а 









滴水 


























绘图 中 应 注意 以 下 问题 。 


屋面 保护 层 

防水 层 

20 厚 1:2.5 水 泥 砂浆 找平 层 
屋面 保温 层 





2 








材料 是 30 厚 1:6 水 泥 砂浆 2% 的 的 土 坡 , 先 下 后 上 。 


钢筋 混凝土 板 
顶棚 抹 灰 


TI0 厚 1:2 水 泥 砂 桨 抹 面 反光 
= 20 厚 1:3 水 泥 砂 浆 找平 








Ө 20 


60 厚 C10 混 凝 土 垫 层 一 | 315 85ز‎ 
100E FENER: LE 300 
素 土 夯实 一 Q 
3.32 某 房屋 外 墙 剖 面 图 详 图 
(1) 详 图 的 符号 与 详 图 的 索引 符号 相对 应 。 














(2) 在 详 图 





中 ， 对 屋面 、 楼 面 和 地 面 的 构造 ， 采 用 多 层 构造 说 明 方法 来 表示 。 
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Чу EEROR ЕК К НЕ ЖЕ МН ЕЕ, Ли ИМ, 
БЫТ ñj ks. RUE, ИН. 

半 部 为 窗台 和 勒 脚 。 

中 还 应 标注 有 关 部 位 的 标高 和 细部 的 大 小 尺寸 。 





















































аф... 


墙 剖 面 上 有 很 多 构造 ， 比 如 屋面 、 楼 面 、 地 面 、 榴 口 、 楼 板 与 墙 地 连接 、 门 窗 顶 、 窗 台 和 勒 脚 、 
构造 ， 这 些 构 造 每 一 个 都 可 以 按 比 例 绘制 详 图 。 


Е 
2 
[ 





3.5.3 ”楼 梯 详 图 


在 建筑 平面 图 和 剖面 图 中 都 包含 了 楼 梯 部 分 的 投影 ， 但 因为 楼 梯 踏 步 、 栏 杆 、 扶 手 等 
各 细部 的 尺寸 相对 较 小 ， 图 线 又 十 分 密集 ， 所 以 不 易 表达 和 标注 ， 绘 制 建筑 施工 图 时 ， 常 


























































































































































































































































































常 将 其 放大 绘制 成 楼 梯 详 图 。 楼 梯 详 图 表示 楼 梯 的 组 成 和 结构 形式 ， 一 般 包括 楼 梯 平 面 图 
和 楼 梯 剖 面 图 ， 必 要 时 画 出 楼 梯 踏 步 和 栏杆 的 详 图 。 如 图 3%33 和 图 3. 34 所 示 为 某 工程 的 
楼 梯 详 图 ， 由 平面 图 和 剖面 图 两 种 图 样 组 成 ， 绘 图 比例 都 是 1 : 50. 
Ф 2700 2700. ° Ф 2700 
600, 1500 „60 60 60 600, 1500 „600 
АЈ 2 
e + | 
aH ] 1 | ШЕ 
| И > S| р: 201200, 6012001 jd 
8 Ë mua О 
> 3 = | 8 
я ҖӨЕ 
a H6 
8 图 ГЫ 0.400 E! 
° КЕ: š 
= = = g ° 
1350 | 1350 
楼 层 平面 图 _ 楼 层 平面 图 . 楼 层 平面 图 . 
一 so 一 一 一 1:50 一 一 -一 1:50 











图 3.33 某 房 屋 楼 梯 平 面 图 详 图 
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二 1:50 
图 3.34 某 房屋 楼 梯 剖 面 图 及 楼 梯 节 点 详 图 


1. 楼 梯 平 面 图 
楼 梯 平 面 图 是 楼 房 各 层 楼 梯 间 的 局 部 平面 图 ， 相当 于 建筑 平面 图 的 局 部 放大 。 因 为 一 
股 情况 下 ， 楼 梯 在 中 间 各 层 的 平面 几乎 完全 一 样 ， 仅 仅 是 标高 不 同 ， 所 以 中 间 各 层 可 以 合 
并 为 一 个 标准 层 来 表示 ， 又 称 为 中 间 层 。 这 样 ， 楼 梯 平 面 图 通常 由 底层 、 中 间 层 和 顶层 3 
个 图 样 组 成 。 本 例 楼 梯 为 平行 双 跑 平行 楼 梯 ， 楼梯 间 开间 2700mm， 梯 段 宽 1200mm， 梯 
宽 60mm， 每 梯 段 踏步 数 均 相同 ， 为 8 步 ， 梯 段 水 平方 向 长 1750mm, 分 为 7 个 踏 面 ， 
踏 面 宽 250mm， 注 意图 中 的 标注 方式 ， 应 为 250mmX7 王 1750mm。 地 面 、 楼 层 平台 及 转 
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当 于 建筑 剖面 图 的 局 部 放大 ， 其 绘制 和 识 读 方法 与 剖面 图 基本 相同 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 楼 
梯 休 息 平 台 板 各 层 标高 分 别 为 1. 7500、4. 200、7. 000。 标 准 层 每 梯 段 踏步 数 均 相同 ， 为 8 
步 ， 梯 段 竖 向 高 为 1400mm， 分 为 8 个 踢 面 ， 每 踢 面 高 175mm， 注 意图 中 的 标注 方式 ， 应 
为 175mmX8 一 1400mm。 

3. 楼 梯 节 点 详 图 

若干 个 (索引 符号 和 详 图 符号 的 对 应 ) 

4. 楼 梯 详 图 的 画 法 

1) 平面 图 的 画 法 (图 3. 35) 






























































































































































3.35 ” 某 房屋 楼 梯 平面 图 绘图 过 程 


(1) 确定 轴线 (开间 、 进 深 )、 平 台 宽度 、 梯 段 长 度 、 梯 井 宽度 。 

(2) 画 墙 宽 。 

(3) 根据 阶 数 ， 用 等 分 法 将 梯 段 长 分 成 n 一 1 份 ， 画 出 踏 面 的 投影 。 

(4) 画 栏 板 、 扶 手 、 窗 洞口 的 位 置 。 

(5) 检查 、 整 理 (箭头 、 折 断 线 等 ) 。 

(6) 加 深 。 

(7) 尺寸 标注 、 标 高 标注 、 齐 切 符号 (底层 平面 中 )。 

(8) 图 名 、 比 例 。 

2) 剖面 图 的 画 法 

(1) 定 轴线 ， 找 室内 外 地 坪 、 休 息 平 台 、 楼 面板 的 位 置 ， 找 墙 宽 ， 确 定 梯 段 的 走 
位 置 。 

(2) 画 踏 步 的 投影 (网 格 法 、 斜 线 法 ) 。 

(3) 画 细部 构件 ， 如 窗台 、 窗 高 、 梁 、 板 、 栏 杆 、 扶 手 、 楼 板 厚 、 防 潮 层 、 散 水 等 。 
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(4) 检查 、 加 深 。 
(5) 标准 尺寸 、 标 高 、 详 图 索引 符号 。 
(6) 补充 图 名 、 比 例 。 


本 章 小 结 





本 章 重点 介绍 了 建筑 施工 图 ， 它 是 指导 施工 的 图 样 ， 主 要 用 来 表示 建筑 物 的 规划 
位 置 、 外 部 造型 、 内 部 各 房间 布置 、 内 外 构造 、 工 程 做 法 及 施工 要 求 等 ， 建 议 可 采用 
结合 现场 实地 参观 的 方式 组 织 学 生 仔细 阅读 一 套 完 整 的 结构 施工 图 。 

建筑 施工 图 具体 内 容 包 括 : 施工 图 首页 、 总 平面 图 、 各 层 平 面 图 、 立 面 图 、 训 面 
图 及 详 图 、 建 筑 施工 图 阅读 一 般 方 法 和 步骤 。 

本 章 的 教学 目标 是 掌握 识 读 和 绘制 建筑 总 平面 图 、 建筑 平面 图 、 建筑 立 面 图 、 建 
筑 剖 面 图 、 建 筑 详 图 等 施工 图 的 步骤 和 方法 。 








1. 问 答题 

(1) 什么 是 总 平面 图 ? EEE EAA ЖАЙГА? 如 何 阅 读 总 平面 图 ? 

(2) 什么 是 是 建筑 平面 图 ? 建筑 平面 图 的 内 容 包 括 什么 ? 如 何况 污 建 筑 平 面 图 ? 
(3) 底层 平面 图 比 中 间 层 平面 图 洛 绘 制 了 哪些 内 容 ? X 

(4) 什么 是 是 建筑 立 面 图 ? AALE BABLA A A 

G) АЛИ ЖИЙИ ШЕ W Ж (АРНЕ? 
(6) 什么 是 建筑 详 图 

CD ив AREMA? 如 何 阅读 外 培训 面 详 图 ? 

(8) 楼 梯 详 图 由 哪些 图 组 成 ? 如 何 阅读 楼 梯 详 图 ? 


2. ВАМ 

(1) 总 平面 图 上 标注 的 尺寸 ， 一 律 以 ( ) 为 单位 。 

А. Ж B. 厘米 С. 分 米 D. 毫米 
(2) 建筑 红线 在 总 平面 图 中 一 般 以 ( ERRER. 

А. й B. Ё С. Ж D. # 
(3) 屋顶 平面 图 的 形成 方式 是 直接 对 屋面 作 ( ) 正 投影 。 

A. 水 平 В. Е С. 侧面 D. 倾斜 


(4) 看 (图 3.36)， 回 答 问题 。 
O 该 建筑 物 高 度 为 ( этш. 


A. 6.5 В. 7.5 С. 855 D. 9.5 
@ 此 图 为 建筑 ( ә. 

A. 平面 В. tH C. ни D. 断面 
O 室外 地 坪 的 标高 为 ( Ош, 

А. 一 0.55 B. 一 0.45 С. —0. 65 р. —0.75 
图 第 二 层 房屋 窗 高 为 ( Ут, 

А. 1.5 В. 1.6 (6: 1:7 Г. 1.8 





台阶 有 ( ) 级 。 
В. 2 











ШШ 











z 
20.00 ТЯ 
= 2000. 
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з. 绘图 题 


@ 


南 立 面 图 1:100 


抄写 (图 3. 37) 的 建筑 剖面 图 ， 要 求 : 








一 0.45 


@ 


图 3.36 某 建筑 物 

































































6.50 
一 30 


6.00 
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5.60 
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图 3.37 某 建 筑 物 剖面 图 





2 一 2 剖面 图 





(1) 采用 1: 50 比例 绘制 。 
(2) 图 纸 规范 。 

4. 识 图 题 

看 (图 3.38)， 回 答 下 列 问 题 。 
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С 
ш 图 3.38 某 建筑 物 平面 图 
(1) 主 卧室 的 开间 多 少 ? 进深 是 多 少 ? 
(2) C6 的 洞口 宽度 ? KEF LÊ? 
(3) 解释 详 图 索引 符号 的 含义 。 
(4) 在 “上 ”、“ 下 ”后 面 写 上 正确 的 级 数 。 
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教学 目标 


本 章 首 先 讲述 了 结构 施工 图 的 有 关 知 识 ， 重 点 介绍 了 基础 施工 图 、 柱 梁 板 结构 施工 
图 、 楼 梯 结 构图 的 概念 、 图 示 方法 、 读 图 、 绘 图 的 步骤 和 方法 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 学 生 应 
熟练 掌握 识 读 和 绘制 基础 施工 图 3 柱 梁 板 结构 施工 图 、 楼 梯 结 构图 等 施工 图 的 步骤 和 























教学 要 求 
能 力 目标 知识 要 点 权重 
掌握 基础 施工 图 的 识 读 和 绘制 基础 平面 图 及 基础 详 图 30% 
掌握 柱 染 板结 构 施 工 图 的 识 读 和 绘制 жы E, E HERE 30% 

# ， 梯 梁 、 梯 板 等 

掌握 楼梯 结构 图 的 识 读 和 绘制 ЖЖ, жити 20% 
热 悉 结 构 施工 图 的 内 容 、 构 件 代号 、| 。 常见 结构 施工 图 的 内 容 、 构 件 代号 、 
钢筋 名 称 、 符 号 及 标注 钢筋 名 称 、 符 号 及 标注 а 
АЕННАН а КЕ а в ўлатваснивня 15% 








结构 施工 图 识 图 基础 知识 ETERS 





£ 章节 导读 


房屋 的 结构 施工 图 是 根据 房屋 建筑 中 的 承重 构件 进行 结构 设计 后 画 出 的 图 样 。 结 构 设计 时 要 根据 建 
筑 要 求 选择 结构 类 型 ， 并 进行 合理 布置 ， 再 通过 力学 计算 确定 构件 的 断面 形状 、 大 小 、 材 料及 构造 等 。 
结构 施工 图 必须 与 建筑 施工 图 密切 配合 ， 它 们 之 间 不 能 产生 矛盾 。 

结构 施工 图 与 建筑 施工 图 一 样 ， 是 施工 的 依据 ， 主 要 用 于 放 灰 线 、 挖 基 构 、 基 础 施工 、 支 承 模板 、 
配 钢筋 、 浇 灌 混凝土 等 施工 过 程 ， 也 是 计算 工程 量 、 编 制 预算 和 施工 进度 计划 的 依据 。 


£ 知识 点 滴 


房屋 结构 的 分 类 


常见 的 房屋 结构 按 承 重 构件 的 材料 可 分 为 以 下 几 种 。 
(1) 混合 结构 一 一 墙 用 砖 砌 筑 ， 梁 、 楼 板 和 屋面 都 是 钢筋 混凝土 构件 。 
D 钢筋 混凝土 结构 一 一 柱 、 梁 、 楼 板 和 屋面 都 是 钢筋 混凝土 构 体 汉 
(3) 犬 木 结构 一 墙 用 砖 砌 筑 ， 梁 、 楼 板 和 层 架 都 用 木料 制 成 kL KO 
(4) 钢 结构 一 一 承重 构件 全 部 为 钢材。 $I 
(5) 木 结构 一 一 承重 构件 全 部 为 木料 。 ^7” 
НГӨ ШЕН ЕЕ, MAR, ЖЕНЕ, REA RN, WP ERARSEM. ЕЯ 
Egip. BSD ER ИШ. KE ШАБ ЕЙ ИЖЕ 


4.1 结构 施工 图 基本 知识 介绍 





`x 


Ф.н A) ; 


оона ннат В bi kipuqa? 
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8.370~31.170 柱 平 法 施工 图 
图 4.1 柱 平 法 施工 图 示例 








4.1.1 结构 施工 图 内 容 


不 同类 型 的 结构 ， 其 施工 图 的 具体 内 容 与 表达 也 各 有 不 同 ,但 一 般 包括 下 列 三 个 方面 
的 内 容 。 
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1. 结构 设计 说 明 


(1) 本 工程 结构 设计 的 主要 依据 。 

(2) 设计 标高 所 对 应 的 绝对 标高 值 。 

(3) 建筑 结构 的 安全 等 级 和 设计 使 用 年 限 。 

(4) 建筑 场地 的 地 震 基本 烈度 、 场 地 类 别 、 地 基 土 的 液化 等 级 、 建 筑 抗 震 设 防 类 别 、 
抗震 设防 烈度 和 混凝土 结构 的 抗震 等 级 。 

(5) 所 选用 结构 材料 的 品种 、 规 格 、 型 号 、 性 能 、 强 度 等 级 、 受 力 钢筋 保护 层 厚度 、 
钢筋 的 锚固 长 度 、 搭 接 长 度 及 接 长 方法 。 

(6) 所 采用 的 通用 做 法 的 标准 图 图 集 。 

(7) 施工 应 遵循 的 施工 规范 和 注意 事项 。 

2. 结构 平面 布置 图 

(1) 基础 平面 图 ， 采 用 桩 基础 时 还 应 包括 桩 位 平面 图 ， 工 业 建筑 还 包括 设备 基础 布置 图 。 

(2) 楼 层 结构 平面 布置 图 ， 工 业 建筑 还 包括 柱 网 、 吊 车 梁 杜 间 支撑 、 连 系 梁 布置 等 。 

(3) 屋顶 结构 布置 图 ， 工 业 建筑 还 应 包括 屋面 板 、 天 沟 板 、 屋 架 、 天 窗 架 及 支撑 系统 
布置 等 。 

3. 构件 详 图 

(1) 染 、 板 、 柱 及 基础 结构 详 图 。 

(2) 楼 梯 、 电 梯 结构 详 图 。 

(3) 屋 架 结构 详 图 。 

(4) 其 他 详 图 ， 如 支撑 并 预 坦 件 、 连 接 件 等 的 详 图 。 





















































Г А 


结构 施工 图 的 图 纸 内 容 跟 建筑 物 结构 类 型 相关 ， 上 面 的 结构 施工 图 内 容 一 般 指 混凝土 结构 施工 图 内 
容 ， 其 他 的 结构 比如 钢 结构 、 木 结构 图 纸 内 容 有 些 不 一 样 。 


4.1.2 结构 施工 图 一 般 规 定 


.结构 施工 图 中 常用 的 构件 代号 
房屋 结构 的 基本 构件 ， 如 梁 、 柱 、 板 、 墙 等 ， 结 构 繁 多 ,布置 复杂 ， 为 了 图 示 简 明 扼 






































要 ， 并 把 构件 区 分 清楚 ,便于 施工 、 制 表 、 查 阅 ， 有 必要 把 每 类 构件 给 予 代号 。 现 摘录 常 
用 构件 代号 见 表 4-1. 
表 4-1 结构 施工 图 中 常用 构件 代号 

名 称 代号 名 称 代号 

板 B 楼 梯 梁 TL 

基础 梁 JL 空心 板 KB 

屋面 板 WB 框架 梁 KZ 
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( 续 ) 

名 称 号 名 称 代号 
Шад CB Ж Е 

框 支 梁 KZL 台 ст 

楼 梯 板 TB 屋面 梁 WL 

屋面 框架 梁 WKL 桩 ZH 

盖 板 或 沟 盖 板 GB 地 梁 DL 

屋 架 WJ 雨 篷 YP 

Pig ek E YB 圈 梁 QB 

Ж 2 6 УТ 

当 板 QB 过 梁 GL 
框架 柱 KZ 预 坦 件 M 

天 沟 板 TGB KRR LL 
构造 柱 GZ 基础 J 











HE: 预制 钢筋 混凝土 构件 、 现 浇 钢 筋 混 凝 土 构件 、 钢 构件 ， 一 般 可 直接 采用 本 表 中 的 构件 代号 。 在 
绘图 中 ， 当 需要 区 别 上 述 构件 的 材料 种 类 时 ,可 在 构件 代号 前 加 注 材料 代号 ， 并 在 图 纸 中 加 以 
说 明 。 预 应 力 钢筋 混凝土 构件 的 代号 、 应 在 构件 代号 前 加 注 “Y-"， 如 Y- KB 表示 预 应 力 钢筋 
混凝土 空心 板 。 





2. 图 线 规定 

绘制 结构 图 ， 应 遵守 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2001) 和 《建筑 结构 制图 
标准 》(GB/T 50105-<200 了 D 的 规定 。 结 构图 的 图 线 、 线 型 、 线 宽 应 符合 表 4 - 2 规定 。 

表 4-2 结构 施工 图 的 图 线 、 线 型 、 线 宽 规定 
线 宽 一 般 用 途 
b ЗЕ. ШЖ, FF O ИЕ Н А ЕЕ МАНЯ, KERR 

0. 5b ЗАЗ mI rh RER rh BIRT JL O HEAR, ЖА 
0. 256 钢筋 混凝土 构件 的 轮廓 线 、 尺 寸 线 ， 基 础 平面 图 中 的 基础 轮廓 线 


不 可 见 的 钢筋 、 螺 栓 线 、 结 构 平面 布置 图 中 不 可 见 的 钢 、 木 支撑 线 及 单线 
结构 件 线 


中 虚线 0. 56 结构 平面 图 中 不 可 见 的 墙 身 轮廓 线 及 钢 、 木 构件 轮廓 线 
细 虚 线 0. 25b 基础 平面 图 中 管 沟 轮廓 线 、 不 可 见 的 钢筋 混凝土 构件 轮廓 线 


















































粗 点 画 线 b 垂直 支撑 、 柱 间 支 撑 
细 点 画 线 0. 256 中 心 线 、 对 称 线 、 定 位 轴线 
粗 双 点 画 线 b 预 应 力 钢筋 线 





折断 线 0. 256 断 开 界线 
波浪 线 0. 25b 断 开 界 线 
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3. 比例 规定 
绘制 结构 图 时 ， 针 对 图 样 的 用 途 和 复杂 程度 ， 选 用 表 4- 3 中 的 常用 比例 。 














表 4-3 结构 施工 图 的 比例 
























































图 名 常用 比例 
基础 图 1:50、1: 100. 1 : 200 
圈 梁 平面 图 、 管 沟 平面 图 1:200, 1:500 
详 1:10, 1:20, 1:30, 1:50 
4. 其 他 规定 
(1) 结构 图 上 的 轴线 及 编号 应 与 建筑 施工 图 相 一 致 。 
(2) 结构 图 上 的 尺寸 标注 应 与 建筑 施工 图 相符 合 ， 但 结构 图 所 标注 的 尺寸 是 结构 的 实 





际 尺寸 ， 即 不 包括 结构 表层 粉刷 或 面 层 的 厚度 。 
(3) 结构 图 应 用 正 投影 法 绘制 。 


4.1.3 钢筋 混凝土 构件 图 相关 知识 介绍 




















1. 钢筋 混凝土 相关 知识 简单 介绍 

钢筋 混凝土 构件 由 钢筋 和 混凝土 两 种 材料 组 合 而 成 。 混 凝 土 由 水 、 水 泥 、 黄 砂 、 石 子 
按 一 定 比例 拌和 硬化 而 成 。 混 凝 土 抗 压强 度 高 ， 混 凝 寺 的 强度 等 级 分 为 C15、C20、C25、 
C30, C35, C40, C45, C50.,C55, C60, C65, ©70} С75, C80 十 四 个 等 级 ， 数 字 越 大 
表示 混凝土 的 抗 压强 度 越 高 。 混 凝 土 的 抗 拉 强 度 比 抗 压 强度 低 得 多 ， 一 般 仅 为 抗 压强 度 的 
/20 一 1/10， 而 钢筋 不 但 其 有 良好 的 抗 拉 强 度 ， 而 且 与 混凝土 有 良好 的 粘 合力 ， 其 热膨胀 
系数 与 混凝土 相近 ; 因此， 两 者 常 结合 组 成 钢筋 混凝土 构件 。 如 图 4. 2 所 示 两 端 支 承 在 砖 
墙 上 的 钢筋 混凝土 的 简 支 梁 ， 将 所 需 的 纵向 钢筋 均匀 地 放置 在 梁 的 底部 与 混凝土 浇筑 在 一 
起 ， 梁 在 均 布 荷载 的 作用 下 产生 弯曲 变形 。 梁 的 上 部 为 受 压 区 ， 由 混凝土 承受 压力 ; 梁 的 
部 为 受 拉 区 ， 由 钢筋 承受 拉力 。 常 见 的 钢筋 混凝土 构件 有 梁 、 板 、 柱 、 基 础 、 楼 梯 等 。 
为 了 提高 构件 的 抗 裂 性 ， 还 可 制 成 预 应 力 钢筋 混凝土 构件 。 没 有 钢筋 的 混凝土 构件 称 为 混 
凝 土 构件 或 素 混凝土 构件 。 

















图 4.2 钢筋 混凝土 梁 受 力 示意 图 





钢筋 混凝土 构件 有 现 浇 和 预制 两 种 。 现 浇 指 在 建筑 工地 现场 浇 制 ， 预制 指 在 预制 品 工 
厂 先 浇 制 好 ， 然 后 运 到 工地 进行 吊装 ， 有 的 预制 构件 (如 厂房 的 柱 或 梁 ) 也 可 在 工地 上 预 
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制 ， 然 后 吊装 。 
2. 钢筋 的 分 类 与 作用 
1) 钢筋 按 其 所 起 的 作用 分 类 
如 图 4. 3 所 示 ， 配 置 在 钢筋 混凝土 构件 中 的 钢筋 ， 按 其 所 用 可 分 为 以 下 几 种 。 
Ф 受 力 筋 。 承 受 拉 力 或 压力 的 钢筋 ,在 粱 、 板 、 柱 等 各 种 钢筋 混凝土 构件 中 都 有 
配置 。 
O 架 立 筋 。 一 般 只 在 梁 中 使 用 ,与 受 力 筋 、 短 筋 一 起 形成 钢筋 骨架 ， 
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© 夭 筋 。 一 般 都 用 于 梁 和 柱 内 ， 用 以 固定 受 力 筋 位 置 ， 并 承受 部 分 斜 拉 应 力 。 














Ф 分 布 筋 。 一 般 用 于 板 内 ， 与 受 力 筋 垂直 ， 用 以 固定 受 力 筋 的 位 置 ， 与 受 力 筋 一 起 
构成 钢筋 网 ， 使 力 均 匀 分 布 给 受 力 筋 ， 并 抵抗 热 胀 冷 缩 所 引起 的 温度 变形 。 

© 构造 筋 。 因 构件 在 构造 上 的 要 求 或 施工 安装 需要 而 配置 的 钢筋 。 如 图 4. 3(b) 所 示 
的 板 ， 在 支 座 处 于 板 的 顶部 所 加 的 构造 筋 ， 属 于 前 者 ; 两 端的 吊环 则 属于 后 者 。 
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(а) 梁 内 配 筋 (b) 板 内 配 筋 


图 4.3, 钢筋 形式 
2) 钢筋 的 种 类 与 符号 
热 轧 钢筋 是 建筑 工程 中 用 量 最 大 的 钢筋 ， 主 要 用 于 钢筋 混凝土 和 预 应 力 混凝土 配 筋 。 
钢筋 有 光 圆 钢筋 和 带 肋 钢 筋 之 分 ， 热 轧 光 圆 钢筋 的 牌号 为 HPB235; 常用 带 肋 钢筋 的 牌号 
有 HRB335、HRB400 和 RRB400 几 种 。 甚 强度、 代号 、 规 格 详 见 表 4- 4。 对 于 预 应 力 构 
件 中 常用 的 钢 绞 线 、 钢 丝 等 可 查阅 有 关 的 资料 ， 此 处 不 再 详 述 。 
表 4-4 常用 的 钢筋 代号 






































种 类 ( 热 轧钢 筋 ) 名 称 直径 d(mm) 强度 标准 值 fa (N/mm? ) 
HPB235(Q235) 光 圆 钢筋 ( 工 级 钢筋 ) 8—20 235 
HRB335(20MnSi) AR 70770 6—50 335 
HRB400(20MnSiV) ДЕШИ CINI KFS) 6~ 50 400 
RRB400(K20MnSi) +J ОЙТ Ш KER) 8—40 400 
3) 钢筋 保护 层 
钢筋 外 缘 到 构件 表面 的 距离 称 为 钢筋 的 保护 层 。 其 作用 是 保护 钢筋 免 受 锈蚀 ， 提 高 钢 


筋 与 混凝土 的 粘 结 力 。 
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4) 钢筋 的 标注 

钢筋 的 直径 、 根 数 及 相 邻 钢筋 中 心 距 在 图 样 上 一 般 采 用 引出 线 方式 标注 ， 其 标注 形式 
有 下 面 两 种 。 

(1) 标注 钢筋 的 根 数 和 直径 。 














一 一 一 钢筋 直径 (16mm) 
ll 级 钢筋 直径 符号 
一 一 一 一 一 一 一 钢筋 根 数 (2 根 ) 


(2) 标注 钢筋 的 直径 和 相 邻 钢筋 中 心 距 
中 














相 邻 钢筋 中 心 距 (150mm) 
相等 中 心 距 符号 
一 钢筋 直径 (Smny 

1 级 钢筋 直径 符号 











D 钢筋 在 施工 图 中 的 图 示 方 法 
为 了 清楚 地 表明 构件 内 部 的 钢筋 ， 可 假设 混凝土 为 透明 体 ， 这 样 构件 中 的 钢筋 在 施工 
图 中 便 可 看 见 。 钢 筋 在 结构 图 中 其 长 度 方向 用 单 根 粗 实 线 表 示 ， 断 面 钢筋 用 圆 黑 点 表示 ， 
构件 的 外 形 轮廓 线 用 中 实 线 绘制 ， 具 体 见 表 4-5. 
表 4-5 一 般 钢 筋 图 例 








序号 名 称 图 例 说 明 
1 钢筋 横断 面 
2 О ОТ — ККК. ARDEREA, HM 





筋 的 端 部 用 45" 斜 夯 线 表示 





3 | 带 半 圆 形 弯 钩 的 钢筋 端 部 | = 




















4 带 直 钩 的 钢筋 端 部 ڪڪ‎ 
5 无 弯 钩 的 钢筋 搭 接 

6 带 半 圆 弯 钩 的 钢筋 搭 接 

7 带 直 钩 的 钢筋 搭 接 —_— 














8 机 械 连 接 的 钢筋 接头 —— | 用 文字 说 明 机 械 连 接 的 方式 





4.2 基础 结构 施工 图 识 图 基础 知识 


£ 引 例 
读 下 面 的 结构 施工 图 (图 4.4)， 回 答 问 题 。 
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— کک‎ 
4.4 某 基 础 结构 施工 图 


(1) 这 张 结构 施工 图 的 是 什么 图 ? 采用 多 大 比例 绘制 ? 
(2) 这 张 图 上 的 基础 是 什么 基础 % 它 的 尺寸 多 大 ? 

(3) 简 述 基础 里 的 钢筋 分 布 。 

(4) 简 述 基础 断面 的 形状 、 材 料 : 

(5) 基础 一 般 有 哪 几 种 类 型 ? 


4.2.1 建筑 物 基础 





房屋 中 哪个 部 位 是 基础 呢 ? 通常 把 建筑 物 地 面 ( 士 0.000) 以 下 、 承 受 房 





结构 称 为 基础 。 基 础 以 下 称 为 地 基 。 基 础 的 作用 就 是 将 上 部 荷载 均匀 地 传递 给 地 基 。 基 础 








的 形式 很 多 ， 常 采用 的 有 条 形 基础 、 独 立 基础 和 桩 基础 等 。 


























基础 图 主要 用 来 表示 基础 、 地 沟 等 的 平面 布置 及 基础 、 地 沟 等 的 做 法 ， 包 括 基 础 平面 
图 、 基 础 详 图 和 文字 说 明 三 部 分 ， 主 要 用 于 放 灰 线 、 挖 基 槽 、 基 础 施工 等 ， 是 结构 施工 图 





的 重要 组 成 之 一 。 
4.2.2 基础 图 














1. 基础 平面 图 的 产生 和 作用 








屋 全 部 荷载 


= 

















假设 用 一 水 平 剖 切面 ， 沿 建筑 物 底层 室内 地 面 把 整 栋 建筑 物 剖 开 ， 移 去 截面 以 上 的 建 

















筑 物 和 基础 回填 土 后 ， 作 水 平 投影 。 就 得 到 基础 平面 图 。 























基础 平面 图 主要 表示 基础 的 平面 布置 以 及 墙 、 柱 与 轴线 的 关系 ， 为 施工 放 线 、 开 挖 基 








槽 或 基 坑 和 砌 筑 基础 提供 依据 。 
2. аж 

















在 基础 图 中 , 绘图 的 比例 、 轴 线 编号 及 轴线 间 的 尺寸 必须 同 寻 


№ 








EHF 


面 医 








一 样 。 线 型 的 
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еН ERIE 








3. 基础 平 
(1) ТЕЗЕ 





粗 实 线 ， 基 础 底 宽度 
面 图 的 特点 























(2) 由 了 























(3) ЛА 
沟 做 法 下 同 ， 均 标 有 不 同 编号 的 断面 前 切 符号 ， 表 示 画 有 不 同 的 基础 详 图。 根据 断面 前 切 
符号 的 编号 可 以 查阅 基础 详 图 。 





(4) 不 同类 型 


аф... 


引 例 的 解答 : 这 张 基础 结构 图 ， 

















用 细 实 线 ， 地 沟 等 用 细 虚 线 。 


平面 图 中 ， 只 画 出 基础 墙 (或 柱 ) 及 基础 底面 的 轮廓 线 ， 其 他 细部 轮廓 线 都 
省 略 ， 这 些 细 部 的 形状 和 尺 二 在 基础 详 图 中 表示 。 
FF 基础 平面 图 实际 上 是 水 平 剖 面 图 ， 故 剖 到 的 基础 墙 、 柱 的 边线 用 粗 实 线 画 
出 ;基底 用 细 实 线 画 出 ;在 基础 内 留 


























有 孔 、 洞 及 管 沟 位 置 用 细 虚 线 画 出 。 


截面 形状 、 尺 寸 不 同时 ， 即 基础 宽度 、 墙 体 厚度 、 大 放 脚 、 基 底 标高 及 管 





的 基础 、 柱 分 别 用 代号 11. J2, e4 Z1，Z2… 表 示 。 


比例 是 1 : 50; екй 基础 尺寸 是 


2000mm X 2500mm X 850mm; 横向 排列 的 钢筋 是 中 10@200， 坚 向 菲 列 的 钢筋 是 申 10@200， 纵 横 交 错 ; Ж 
础 断面 形状 是 杯 口 形 ， 材 料 是 钢筋 混凝土 ; 基础 一 般 有 条 形状 础 x 独立 基础 、 桩 基础 、 箱 形 上 基础、 合板 


基础 几 种 类 型 。 


4. 基础 平面 图 的 内 容 
基础 平面 图 主要 表示 基础 墙 、 柱 、 留 润 及 构件 布置 等 平面 位 置 关 系 。 包 括 以 下 内 容 。 
(1) 图 名 和 比例 ， 基础 平面 图 的 比例 应 与 建筑 平面 图 相同 。 常 用 比例 为 1 : 100, 1: 200, 
(2) 基础 平面 图 应 标 出 与 建筑 平面 图 相 一 致 的 定位 轴线 及 其 编号 和 轴线 之 间 的 尺寸 。 
(3) 基础 的 平面 布置 : 基础 平面 图 应 反映 基础 增 、 柱 、 基 础 底面 的 形状 、 大 小 及 基础 


与 轴线 的 尺寸 关系 。 





(4) 基础 梁 的 布置 与 代号 : 不 同形 式 的 基础 梁 用 代号 JL1，JL2… 表 示 。 
(5) 基础 的 编号 、 基 础 断面 的 剖 切 位 置 和 编号 。 

(6) 施工 说 明 : 用 文字 说 明 地 基 承 载 力 及 材料 强度 等 级 等 。 

5. 基础 详 图 的 特点 与 内 容 

(1) 不 同 构造 的 基础 应 分 别 画 出 


=] 




















(2) 图 名 与 比例 。 

















其 详 图 ， 当 基础 构造 相同 ， 而 仅 部 分 尺寸 不 同时 ， 也 








JT 用 一 个 详 图 表示 ， 但 需 标 出 不 同 部 分 的 尺寸 。 基 础 断面 图 的 边线 一 般 用 粗 实 线 画 出 ， 断 
面 内 应 面 材料 图 





例 ; 若是 钢筋 混凝土 基础 ， 则 只 画 出 配 筋 情况 ， 不 画 出 材料 图 例 。 


(3) 轴线 及 其 编号 。 
(4) 基础 的 详细 尺寸 ， 基 础 墙 的 


(5) 室内 外 地 面 标 高 及 基础 底面 

















厚度 ,基础 的 宽 、 高 ， 垫 层 的 厚度 等 。 
标高 。 


(6) 基础 及 垫 层 的 材料 、 强 度 等 级 、 配 筋 规格 及 布置 。 


(7) 防潮 


云 、 











圈 梁 的 做 法 和 位 置 。 





(8) 施工 说 明 等 。 


6. 读 图 示例 


如 图 4. 5 所 示 为 某 宿舍 楼 的 基础 平面 图 和 基础 配 筋 图 ， 本 实例 为 钢筋 混凝土 柱 下 独立 
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基础 。 基 础 沿 @@、 轿 轴 布 置 ， D、@ 轴 和 @，@ 轴 的 左右 两 柱 各 共用 一 个 基础 ， 为 JC1， 











共 4 个 ,其 他 为 J]C2， 





+84. 





基础 JC1、JC2 有 





详 图 表示 其 各 部 位 尺寸 、 配 筋 和 标高 等 。 








基础 用 基础 梁 联 系 ， 横 向 基础 梁 为 JL1， 共 8 根 ， 纵 向 基础 梁 为 JL2， 共 2 根 。 











基础 梁 JL1 采用 集中 标注 方法 ， 标 注 含义 : ЛЛ 为 梁 编号 ; (1) 为 跨 数 ; 300mm X 








600mm 为 梁 截 面 尺寸 
部 钢筋 。 





; 中 10@200 MH; (ЖЕ; 1020 为 下 部 钢筋 ;44 20 为 上 


基础 梁 JL2 (7) 表 示 梁 从 @ 一 四 轴 共 7 跨 ; 截面 尺寸 为 300mm X 750mm, $ 10@200 











Я: ХЛ: 4% 


4.3 
£ 
ab... 
下 图 是 一 根 框架 梁 的 


25 为 下 部 钢筋 :4 中 25 为 上 部 钢筋 。 


混凝土 结构 施工 图 平面 整体 表示 方法 简介 


结构 施工 图 (图 4.6)， 如 何 来 识别 这 张 图 呢 ? 
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12.170~31.170 梁 平 法 施工 图 


图 4.6 梁平 法 施工 图 示例 





4.3.1 平 法 施工 图 的 表达 方式 与 特点 

















混凝土 结构 施工 图 平面 整体 表示 方法 简称 为 平 法 ， 其 表达 形式 .概括 来 计 ， 是 把 结构 





构件 的 尺寸 和 配 筋 等 
平面 布置 图 上 ， 再 与 
相配 合 ， 构 成 一 套 完 
再 逐个 绘制 配 筋 详 图 
平 法 的 优点 是 图 











为 了 保证 按 平 法 设计 的 结构 施工 图 实现 全 国 统一 ， 建 设 部 已 将 平 法 的 制图 规则 纳入 国 
家 建筑 标准 设计 图 集 《混凝土 结构 施工 图 平面 整体 表示 方法 制图 规则 和 构造 详 图 
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， 按 照 平 面 整 体 表 示 方 法 制图 规则 ， 整 体 直接 表达 在 各 类 构件 的 结构 
相应 的 “结构 设计 总 说 明 ” 和 梁 、 柱 、 墙 等 构件 的 “标准 构造 详 图 ” 
整 的 结构 设计 。 改 变 了 传统 的 那 种 将 构件 从 结构 平面 图 中 索引 出 来 ， 
4 烦琐 方法 。 
面 简洁 、 清 楚 、 直 观 性 强 ， 图 纸 数 量 少 ， 设 计 和 施工 人 员 都 很 欢迎 。 















































一 1) (简称 《 平 法 图 集 》 。 








EE 结构 施工 图 识 图 基础 知识 











4.3.2 《 平 法 图 集 》 的 内 容 组 成 


























《 平 法 图 集 》 由 平面 整体 表示 方法 制图 规则 和 标准 构造 详 图 两 大 部 分 内 容 组 成 ， 各 章 





第 一 部 分 建筑 结构 施工 图 平面 整体 表示 方法 制图 规则 
第 一 章 总 则 

第 二 意 “ 柱 平 法 施工 图 制图 规则 
第 三 章 前 
第 











: 章 ”前 力 墙 平 法 施工 图 制图 规则 
;四 章 ”梁平 法 施工 图 制图 规则 
第 二 部 分 “标准 构造 详 图 
《 平 法 图 集 》 适 用 于 非 抗震 和 抗震 设防 烈度 为 6、7、8、9 度 地 区 一 至 四 级 抗震 等 级 的 
现 浇 混 凝 土 框 架 、 剪 力 墙 、 框 剪 和 框 支 剪 力 墙 主体 结构 施工 图 的 设计 。 所 包含 的 内 容 为 常 
用 的 墙 、 柱 、 梁 三 种 构件 。( 也 可 以 说 : 平 法 制图 规则 适用 于 各 种 现 浇 混凝土 结构 的 柱 、 
前 力 墙 、 梁 等 构件 的 结构 施工 图 设计 )。 


4.3.3 平 法 施工 图 的 一 般 规 定 


按 平 法 设计 绘制 的 施工 图 ， 一般 是 由 各 类 结构 构件 的 平 法 施工 图 和 标准 详 图 两 个 部 分 
构成 ， 但 对 复杂 的 建筑 物 ， 尚 需 增加 模板 、 开 洞 和 预 埋 件 等 平面 图 。 

现 浇 板 的 配 盘 图 仍 采 用 传统 表达 方法 绘制 。 

按 平 法 设计 绘制 结构 施工 图 时 应 将 所 有 梁 、 柱 、 墙 等 构件 按 规定 编号 ， 同 时 必须 按 
规定 在 结构 平面 布置 图 上 直接 表示 各 构件 的 尺寸 、 配 筋 和 所 选用 的 标准 构造 详 图 。 

出 图 时 ， 宜 按 基础 、 柱 、 剪 力 墙 、 梁 、 板 、 楼 梯 及 其 他 构件 的 顺序 排列 。 

应 当 用 表格 或 其 他 方式 注 明 各 层 (包括 地 下 和 地 上 ) 的 结构 层 楼 地 面 标高 、 结 构 层 高 及 
相应 的 结构 层 号 。 结 构 层 楼 面 标 高 是 指 将 建筑 图 中 的 各 层 地 面 和 楼 面 标 高 值 扣 除 建筑 面 层 
及 垫 层 厚 度 后 的 标高 ”结构 层 号 应 与 建筑 楼 层 号 对 应 一 致 。 

在 平面 布置 图 上 表示 各 构件 尺寸 和 配 筋 的 方式 ， 分 平面 注 写 方式 、 列 表 注 写 方式 和 断 
面 注 写 方式 三 种 。 

结构 设计 说 明 中 应 写 明 以 下 内 容 : 

(1) 本 设计 图 采用 的 是 平面 整体 表示 方法 ， 并 注 明 所 选用 平 法 标准 图 的 图 集 号 。 

(2) 混凝土 结构 的 使 用 年 限 。 

(3) 抗震 设防 烈度 及 结构 抗震 等 级 。 

(4) 各 类 构件 在 其 所 在 部 位 所 选用 的 混凝土 强度 等 级 与 钢筋 种 类 。 

(5) 构件 贯通 钢筋 需 接 长 时 采用 的 接头 形式 及 有 关 要 求 。 

(6) 对 混凝土 保护 层 厚度 有 特殊 要 求 时 ， 写 明 不 同 部 位 构件 所 处 的 环境 条 件 。 

(7) 当 标 准 详 图 有 多 种 做 法 可 选择 时 ， 应 写 明 在 何 部 位 采用 何 种 做 法 。 

(8) 当 具 体 工程 需要 对 平 法 图 集 的 标准 构造 详 图 做 某 些 变更 时 ， 应 写 明 变更 的 内 容 。 

(9) 其 他 特殊 要 求 。 







































































аф... 


平 法 施工 图 的 表达 方式 对 于 设计 者 来 说 绘图 比较 容易 ,但 对 于 看 图 者 来 说 缺乏 直观 性 ， 需 要 将 平 法 
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识 图 和 剖面 图 、 断 面 图 结合 起 来 思考 。 








4. 3.4” 柱 平 法 施工 图 制图 规则 


柱 平 法 施工 图 有 列表 注 写 和 断面 注 写 两 种 方式 。 柱 在 不 同 标准 层 截面 多 次 变化 时 ， 可 
列表 注 写 方式 ， 否 则 宜 用 断面 注 写 方式 。 
1. 断面 注 写 方式 
在 分 标准 层 绘制 的 柱 平 面 布置 图 的 柱 截 面 上 ， 分 别 在 同一 编号 的 柱 中 选择 一 个 截面 ， 
直接 注 写 截面 尺寸 和 配 筋 数 值 。 下 而 以 图 4. 7 为 例 说 明 其 表达 方法 : 
(1) 在 柱 定位 图 中 ， 按 一 定 比 例 放 大 绘制 柱 截面 配 筋 图 ， 在 其 编号 后 再 注 写 截面 尺寸 
( 按 不 同形 状 标注 所 需 数值 )、 角 筋 、 中 部 纵 筋 及 籍 筋 。 
(2) 柱 的 竖 筋 数量 及 条 筋 形式 直接 画 在 大 样 图 上 ， 并 集中 标注 在 大 样 劳 边 。 
(3) 当 柱 纵 筋 采用 同一 直径 时 ， 可 标注 全 部 钢筋 ， 当 纵 筋 采用 两 种 直径 时 ， 需 将 角 
和 各 边 中 部 筋 的 具体 数值 分 开标 注 ， 当 柱 采用 对 称 me 可 仅 在 一 侧 注 写 腹 筋 。 
(4) 必要 时 ， 可 在 一 个 柱 平面 布置 图 上 用 小 括号 “(” 和 尖 括 号 “< >” «ЖЖ 
达 各 不 同 标准 层 的 注 写 数值 。 
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8.370-31.170 柱 平 法 施工 图 
图 4.7 柱 平 法 施工 图 示例 


2. 列表 注 写 方式 

在 柱 平面 布置 图 上 ， 分 别 在 同一 编号 的 柱 中 选择 一 个 或 几 个 截面 标注 几何 参数 代号 
(反映 截面 对 轴线 的 偏心 情况 )， 用 简明 的 柱 表 注 写 柱 号 、 柱 段 起止 标 高 、 几 何 尺寸 ( 含 截 
面 对 轴 线 的 偏心 情况 ) 与 配 筋 数值 ， 并 配 以 各 种 柱 截面 形状 及 短 筋 类 型 图 。 

柱 表 中 自 柱 根部 (基础 顶 面 标高 ) 往 上 以 变 截面 位 置 或 配 筋 改变 处 为 界 分 段 注 写 。 


4. 3.5 梁平 法 施工 图 制图 规则 


梁平 法 施工 图 同样 有 断面 注 写 和 平面 注 写 两 种 方式 。 当 梁 为 异形 截面 时 ， 可 用 断面 注 
写 方式 ， 和 否则 宜 用 平面 注 写 方式 。 
梁平 面 布 置 图 应 分 标准 层 按 适 当 比 例 绘制 ， 其 中 包括 全 部 梁 和 与 其 相关 的 柱 、 墙 、 
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板 。 对 于 轴线 未 居中 的 梁 ， 应 标注 其 定位 尺寸 ( 贴 柱 边 的 梁 除 外 ) 。 当 局 部 梁 的 布置 过 密 
十 ,可 将 过 密 区 用 虚线 框 出 ， 适当 放大 比例 后 再 表示 ,或 者 将 纵横 梁 分 开 画 在 两 张 
AE 


















































同样 ， 在 梁平 法 施工 图 中 ， 应 采用 表格 或 其 他 方式 注 明 各 结构 层 的 顶 面 标高 及 相应 的 
结构 层 号 。 

1. 平面 注 写 方式 

是 在 梁平 面 布置 图 上 ， 对 不 同 编号 的 梁 各 选 一 根 ， 并 在 其 上 注 写 截面 尺寸 和 配 筋 
数值 。 
平面 注 写 包 括 集中 标注 与 原 位 标注 。 集 中 标注 的 粱 编号 及 截面 尺寸 、 配 筋 等 代表 许多 
跨 ， 原 位 标注 的 要 素 仅 代表 本 跨 。 具 体 表示 方法 如 下 。 

(1) 梁 编 号 及 多 跨 通用 的 梁 截 面 尺寸 、 籍 筋 、 跨 中 面筋 基本 值 采 用 集中 标注 ， 可 从 该 
梁 任意 一 跨 引 出 注 写 ， 梁 底 筋 和 支 座 面 筋 均 采用 原 位 标注 。 对 与 集中 标注 不 同 的 某 跨 梁 截 
面 尺 寸 、 籍 筋 、 跨 中 面筋 、 腰 筋 等 ， 可 将 其 值 原 位 标注 。 

(2) 梁 编 号 由 梁 类 型 代号 、 序 号 、 跨 数 及 有 无 悬 挑 代 号 九 项 组 成 ， 应 符合 表 4- 6 的 规定 。 
表 4-6 R AOS 




























































































梁 类 型 代号 序号 跨 数 及 是 否 带 有 悬 挑 
楼 层 框架 梁 KL XX (XX) 或 (XXA) 或 (XXB) 
屋面 框架 梁 WKL хх (XX) 或 (XXA) 或 (XXB) 

框 支 梁 KZL XX (XX) 或 (XXA) 或 (XXB) 

ERE L XX (XX) 或 (XXA) 或 (XXB) 

ЖЭНЕ XL хх 











注 ，(XXA) 为 一 端 有 悬 挑 ，(XXB) ЭУ ИТЕ. ЖИЕКП АЕК. 

例 ，KL7(5A) 表 示 第 7 号 框架 梁 ，5 跨 ， 一 端 有 悬 挑 。 

(3) 等 截面 梁 的 截面 尺寸 用 5Xh 表示 ; 加 腋 梁 用 bXhYL,Xh, 表示， 其 中 元, ЖК, 
h 为 腋 高 ， 悬 挑 梁 根部 和 端 部 的 高 度 不 同时 ， 用 和 斜 线 “/” 分 隔 根 部 与 端 部 的 高 度 值 。 例 : 
300X700 Y500X250 表示 加 腋 梁 跨 中 截面 为 300X700， 腋 长 为 500， 腋 高 为 250; 200X 
500/300 表示 悬 挑 梁 的 宽度 为 200， 根 部 高 度 为 500， 端 部 高 度 为 300。 

(4) 夭 筋 加 密 区 与 非 加 密 区 的 间距 用 斜 线 “/ ”分 开 ， 当 梁 夭 筋 为 同一 种 间距 时 ， 则 
不 需 用 斜 线 ， 短 筋 肢 数 用 括号 里 的 数字 表示 。 例 : $ 8@100/200(4) 表示 短 筋 加 密 区 间距 
为 100， 非 加 密 区 间距 为 200， 均 为 四 肢 逢 。 

(5) 梁 上 部 或 下 部 纵向 钢筋 多 于 一 排 时 ， 各 排 筋 按 从 上 往 下 的 顺序 用 斜 线 “/ ”分 开 ; 
同一 排 纵 筋 有 两 种 直径 时 ， 则 用 加 号 “十 ”将 两 种 直径 的 纵 筋 相连 ， 注 写 时 角 部 纵 筋 写 在 
前 面 。 例 ， 6% 254/2 表示 上 一 排 纵 筋 为 4925. F—#HE2 9 2925; 20925+2022 表示 
有 四 根 纵 筋 ，29 25 放 在 角 部 ，29 22 放 在 中 部 。 
(6) 梁 中 间 支 座 两 边 的 上 部 纵 筋 不 同时 ， 须 在 支 座 两 边 分 别 标注 ， 支 座 两 边 的 上 部 纵 
筋 相 同时 ， 可 仅 在 支 座 的 一 边 标 注 。 
(7) 梁 跨 中 面筋 (贯通 筋 、 架 立 筋 ) 的 根 数 ， 应 根据 结构 受 力 要 求 及 短 筋 肢 数 等 构造 要 
求 而 定 ， 注 写 时 ， 架 立 筋 须 写 入 括号 内 ， 以 示 与 贯通 筋 的 区 别 。 例 : 29 22 十 (2g 12) 用 于 
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四 肢 夭 ， 其 中 29 22 为 贯通 筋 ，29 12 为 架 立 筋 。 

(8) 当 梁 的 上 、 下 部 纵 筋 均 为 贯通 筋 时 ， 可 用 “;” 号 将 上 部 与 下 部 的 配 筋 值 分 隔 开 
来 标注 。 例 : 3522; 3020 表示 梁 采 用 贯通 筋 ， 上 部 为 3922， 下 部 为 3920。 

(9) 梁 某 跨 侧面 布 有 抗 扭 腰 筋 时 ， 须 在 该 跨 适 当 位 置 标注 抗 扭 腰 筋 的 总 配 筋 值 ， 并 在 
其 前 面 加 “x* ”号 。 例 : 在 梁 下 部 纵 筋 处 另 注 写 有 * 69 18 时 ， 则 表示 该 跨 梁 两 侧 各 有 
3 中 18 的 抗 扭 腰 筋 。 

(10) 附加 德 筋 ( 密 短 ) 或 吊 筋 直接 画 在 平面 图 中 的 主 梁 上 ， 配 筋 值 原 位 标注 。 

(11) 多 数 梁 的 顶 面 标高 相同 时 ， 可 在 图 面 统一 注 明 ， 个 别 特殊 的 标高 可 在 原 位 加 注 。 

2. 断面 注 写 方式 

是 在 分 标准 层 绘制 的 梁平 面 布置 图 上 ， 从 不 同 编 号 的 梁 中 各 选择 一 根 梁 用 剖面 号 引出 
配 筋 图 并 在 其 上 注 写 截面 尺寸 和 配 筋 数值 。 断 面 注 写 方式 既 可 单独 使 用 ， 也 可 与 平面 注 写 
方式 结合 使 用 。 


4.3.6 МЕРТВЫ 


ЗУЕВ ГАНЫ IRES ТАТЕ Ел, BY НИЕ АЧ ТА ИЕ RL K 
变化 时 ， 可 用 列表 注 写 方式 ， 否 则 宜 用 断面 注 写 方式 。 

前 力 墙 平面 布置 图 可 采取 适当 比例 单独 绘制 ;也 可 与 柱 或 梁平 面 图 合并 绘制 。 当 剪 力 
墙 较 复 杂 或 采用 截面 注 写 方式 时 ， 应 按 标准 层 分 别 绘制 。 

在 剪 力 墙 平 法 施工 图 中 ， 也 应 采用 表格 或 其 他 方式 注 明 各 结构 层 的 楼 面 标高 、 结 构 层 
标高 及 相应 的 结构 层 号 。 

对 于 轴线 未 居中 的 剪 力 墙 (包括 端 柱 )， 应 标注 其 偏心 定位 尺寸 。 

1. 列表 注 写 方式 

把 剪 力 墙 视 为 由 墙 柱 、 墙 身 和 墙 梁 三 类 构件 组 成 ， 对 应 于 剪 力 墙 平面 布置 图 上 的 编 
号 ,分别 在 剪 力 墙 柱 表 、 剪 力 墙 身 表 和 剪 力 墙 梁 表 中 注 写 几 何 尺寸 与 配 筋 数值 ， 并 配 以 各 
种 构件 的 截面 图 。 在 各 种 构件 的 表格 中 ， 应 自 构件 根部 (基础 项 面 标高 ) 往 上 以 变 截 面 位 置 
或 配 筋 改 变 处 为 界 分 段 注 写 。 

2. 断面 注 写 方式 

在 分 标准 层 绘制 的 剪 力 墙 平面 布置 图 上 ， 直 接 在 墙 柱 、 墙 身 、 墙 梁 上 注 写 截面 尺寸 和 
配 筋 数值 。 下 面 以 图 4. 8 为 例 说 明 其 表达 方法 。 

(1) 选用 适当 比例 原 位 放大 绘制 剪 力 墙 平面 布置 图 。 对 各 墙 柱 、 墙 身 、 墙 梁 分 别 编号 。 

(2) 从 相同 编号 的 墙 柱 中 选择 一 个 截面 ， 标 注 截 面 尺寸 、 全 部 纵 筋 及 短 筋 的 具体 数值 
( 注 写 要 求 与 平 法 柱 相同 )。 

G) 从 相同 编号 的 墙 身 中 选择 一 道 墙 身 ， 按 墙 身 编 号 、 墙 厚 尺寸 、 水 平分 布 筋 、 竖 向 
分 布 筋 和 拉 筋 的 顺序 注 写 具体 数值 。 

Са) 从 相同 编号 的 墙 梁 中 选择 一 根 墙 梁 ， 依 次 引 注 墙 梁 编 号 、 截 面 尺寸 、 夭 筋 、 上 部 
纵 筋 、 下 部 纵 筋 和 墙 梁 顶 面 标高 高 差 。 墙 梁 顶 面 标高 高 差 ， 是 指 相对 于 墙 梁 所 在 结构 层 楼 
面 标高 的 高 差 值 ， 高 于 者 为 正 值 ， 低 于 者 为 负 值 ， 无 高 差 时 不 注 。 

(5) 必要 时 ， 可 在 一 个 剪 力 墙 平面 布置 图 上 用 小 括号 “( )” 和 人 尖 括 号 “< 到 >” KA 
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-0.030-31.170 剪 力 墙 平 法 施工 图 
图 4.8 前 力 墙 平 法 施工 图 示例 


和 表达 各 不 同 标准 层 的 注 写 数值 。 

(6) 如 若干 墙 柱 (或 墙 身 ) 的 稚 面 尺 二 与 配 盘 均 相同 ， 仅 截面 与 轴线 的 关系 不 同时 ， 可 
将 其 编 为 同一 墙 柱 (或 墙 身 ) 号 。 

СТ) 当 在 连 梁 中 配 交叉 斜 筋 时 * 应 绘制 交叉 斜 筋 的 构造 详 图 ， 并 注 明 设置 交叉 斜 筋 的 
连 梁 编 号 。 


4.3.7 ”构造 详 图 


如 前 所 述 ， 一 套 完整 的 平 法 施工 图 通常 ее i 
组 成 ， 构 造 详 图 是 根据 国家 现行 《混凝土 结构 设计 规范 》、 《高 层 建筑 混凝土 结构 技术 规 
程 六 《建筑 抗震 设计 规范 》 等 有 关 规 定 ， тал ыштал сн. 钢筋 锚固 长 
度 、 钢 筋 接 头 做 法 、 纵 筋 切断 点 位 置 、 连 接 节点 构造 及 其 他 细部 构造 进行 适当 的 简化 和 归 
并 后 给 出 的 标准 做 法 ， 供 设计 人 员 根 据 具体 工程 情况 选用 。 设 计 人 员 也 可 根据 工程 实际 情 
况 ， 按 国家 有 关 规范 对 其 作出 必要 的 修改 ， 并 在 结构 施工 图 说 明 中 加 以 阐述 。 


аф. 


引 例 的 解答 : 该 图 是 梁 的 结构 施工 图 ， 该 梁 有 两 种 标注 ， 一 种 是 集中 标注 ， 一 种 是 原 位 标注 。 集 中 
标注 的 梁 编 号 及 截面 尺寸 、 配 筋 等 代表 许多 跨 ， 原 位 标注 的 要 素 仅 代表 本 跨 。 


4.4 结构 平面 布置 图 基础 知识 
































ЕГ 


如 图 4.9 所 示 为 一 块 现 浇 板 的 结构 施工 图 ， 如 何 来 识别 这 张 图 呢 ? 
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4.9 板结 构 施 工 图 








4.4.1 结构 平面 布置 图 的 形成 和 作用 


结构 平面 图 是 假想 沿 着 楼 板 面 (只 有 结构 层 ,… 尚 未 做 楼 面 面 层 ) 将 建筑 物 水 平 剖 开 所 作 
的 水 平 剖 面 图 。 它 表示 各 层 梁 、 板 、 柱 、 人 墙 … 过 梁 和 轿 梁 等 的 平面 布置 情况 ， 以 及 现 浇 楼 
板 、 梁 的 构造 与 配 筋 情况 及 构件 之 间 的 结构 关系 。 

结构 平面 图 为 施工 中 安装 梁 ; 板 、 柱 等 各 种 构件 提供 依据 ， 同 时 为 现 浇 构 件 立 模板 、 
绑扎 钢筋 、 浇 筑 混凝土 提供 依据 。 


4.4.2 ”结构 平面 图 的 内 容 












































1. 预制 楼 板 的 表达 方式 

对 于 预制 楼 板 ， 用 粗 实 线 表示 楼 层 平 面 轮廓 ， 用 细 实 线 表示 预制 板 的 铺设 ， 习 惯 上 把 
楼 板 下 不 可 见 墙 体 的 实 线 改 画 为 虚线 。 

预制 板 的 布置 有 两 种 表达 形式 。 

(1) 在 结构 单元 范围 内 ， 按 实际 投影 分 块 画 出 楼 板 ， 并 注 写 数量 及 型 号 。 对 于 预制 板 
的 铺设 方式 相同 的 单元 ， 用 相同 的 编号 ， 如 甲 、 乙 等 表示 ， 而 不 一 一 画 出 每 个 单元 楼 板 的 



























































К GL18.3 
GL18.4 GL18.4 























4.10 ”预制 板 的 表达 方式 (1) 





结构 施工 图 识 图 基础 知识 





(2) 在 结构 单元 范围 内 
号 ， 如 图 4.11 所 示 。 











画 一 条 对 角 线 ， 并 沿 着 对 角 线 方向 注 明 预制 板 的 数量 及 型 














































































































图 11 预制 板 的 表达 方式 (2) 


2. 现 浇 楼 板 的 表达 方式 
РАНА, 用 粗 实 线 画 出 板 中 的 钢筋 ， 每 一 种 钢筋 只 画 一 根 ， 同 时 画 出 一 个 重合 
断面 ， 表 示 板 的 形状 、 板 厚 及 板 的 标高 ， 如 图 4. 12 所 示 。 


























4.12 某 宿舍 楼 现 浇 楼 板 与 屋面 板 配 筋 图 实例 





楼 梯 间 的 结构 布置 一 般 不 在 楼 层 结构 平面 图 中 表示 ， 只 用 双 对 角 线 表示 楼 梯 间 。 这 部 
分 内 容 在 楼 梯 详 图 中 表示 。 

结构 平面 图 的 定位 轴线 必须 与 建筑 平面 图 一 致 

与 承重 构件 布置 相同 的 楼 层 ， 可 只 画 一 个 结构 平面 布置 图 ， 并 称 之 为 标准 层 结构 平面 
布置 图 ， 如 图 4. 12 所 示 为 某 宿舍 楼 现 浇 楼 板 与 屋面 板 配 筋 图 实例 。 























6 
аф. 


引 例 的 解答 ,该 图 是 现 浇 板 的 结构 施工 图 ， 板 的 钢筋 有 两 层 ， 沿 着 两 个 方向 分 布 一 一 长 度 方 向 和 宽 
度 方向 。 底 层 钢 筋 索 钩 向 上 或 向 左 ， 顶 层 钢筋 则 向 下 或 向 右 。 


的 一 般 画 法 


对 于 多 层 建筑 ， 一 般 应 分 层 绘制 。 但 是 ， 如 果 各 层 楼 面 结 构 布置 情况 相同 时 ， 可 只 画 
出 一 个 楼 层 结构 平面 图 ， 并 注 明 应 用 各 层 的 层 数 和 各 层 的 结构 标高 。 

在 结构 平面 图 中 ， 构 件 应 采用 轮廓 线 表 示 ， 如 能 用 单线 表示 清楚 时 ， 也 可 用 单线 表 
示 ， 如 梁 、 屋 架 、 支 撑 等 可 用 粗 点 画 线 表 示 其 中 心 位 置 = 采 用 轮廓 线 表示 时 ， 可 见 的 构件 
轮廓 线 用 中 实 线 表 示 ， 不 可 见 构件 的 轮廓 线 用 中 虚线 表示 。 

在 楼 层 结构 平面 图 中 ， 如 果 有 相同 的 结构 布置 时 ， 可 只 绘制 一 部 分 ， 并 用 大 写 的 拉丁 
字母 或 汉字 外 加 细 实 线 圆圈 表示 相同 部 分 的 分 类 符号 ， 其 他 相同 部 分 仅 标 注 分 类 符号 。 分 
类 符号 圆圈 直径 为 4 一 6mm。 

在 楼 层 结构 平面 图 中 ， 定 位 轴线 应 与 建筑 平面 图 保持 一 致 ， 并 标注 结构 标高 。 结 构 平 
面 图 中 的 剖面 图 、 断 面 详 图 的 编号 顺序 宜 按 下 列 规 定编 排 。 

GQ) 外 墙 按 顺 时 针 方 向 从 左下 角 开 始 编号 。 

(2) 内 横 墙 从 左 至 右 ， 从 上 至 下 编号 。 

(3) 内 纵 墙 从 上 至 下 ， 从 左 至 右 编 号 。 

对 于 现 浇 楼 板 来 说 ， 每 种 规格 的 钢筋 只 画 一 根 ， 并 注 明 其 编号 、 规 格 、 直 径 、 间 距 或 
数量 等 ， 与 受 力 筋 垂 直 的 分 布 筋 不 必 画 出 ， 但 要 在 附注 中 或 钢筋 表 中 说 明 其 级 别 、 直 径 、 
间距 (或 数量 ) 及 长 度 等 。 








4.4.3 РЕ 
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4.5 楼 梯 结 构 详 图 基础 知识 


f 引 例 


(1) 楼 梯 结构 平面 图 一 般 需 要 绘制 几 张 图 ? 
(2) 楼 梯 剖 面 图 中 哪些 地 方 需要 标 出 结构 标高 ? 


4.5.1 楼 梯 结构 平面 图 


楼 梯 结构 平面 图 表示 了 楼 梯 板 和 楼 梯 梁 的 平面 布置 、 代 号 、 尺 寸 及 结构 标高 。 一 般 包 
括 地 下 层 平面 图 、 底 层 平面 图 、 标 准 层 平面 图 和 顶层 平面 图 ， 常用 1 : 50 的 比例 绘制 。 楼 
梯 结构 平面 图 和 楼 层 结构 平面 图 一 样 ， 都 是 水 平 剖 面 图 ， 只 是 水 平 剖 切 位 置 不 同 。 通 常 把 
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切 位 置 选择 在 每 层 楼 层 平台 的 楼 梯 梁 顶 面 ， 以 表示 平台 、 梯 段 和 楼 梯 梁 的 结构 布置 。 Be 
结构 平面 图 中 对 各 承重 构件 ， 如 楼 梯 梁 (TL) 、 楼 梯 板 (TB) 、 平 台 板 等 进行 了 标注 ， 梯 
长度 标 注 采 用 “ 踏 面 宽 X ( 步 级 数 一 1) 三 梯 段 长 度 ” 的 方式 。 楼 梯 结 构 平面 图 的 轴线 
号 应 与 建筑 施工 图 一 致 ， 剖 切 符号 一 般 只 在 底层 楼 梯 结 构 平 面 图 中 表示 。 如 图 4.13 所 
的 楼 梯 结构 平面 图 共有 3 个 ,分 别 是 底层 平面 图 、 标 准 层 平面 图 和 顶层 平面 图 ， 比 例 为 
50。 楼 梯 平 台 板 、 楼 梯 梁 和 梯 段 板 都 采用 现 浇 钢筋 混凝土 ， 图 中 画 出 了 现 浇 板 内 的 配 
， 梯 段 板 和 楼 梯 梁 男 有 详 图 画 出 ， 故 只 注 明 其 代号 和 编号 。 从 图 中 可 知 : 梯 段 板 共 有 
СТВ. ТВ), Ж Т. И 4. 14 所 示 的 是 楼 梯 结构 剖面 图 及 楼 梯 板 的 配 
图 ， 楼 梯 结构 剖面 图 表示 楼 梯 承 重 构件 的 竖 向 布置 、 构 造 和 连接 情况 ， 比 例 与 楼 梯 
结构 平面 图 相同 。 图 中 所 示 的 1 一 1 剖面 图 ,前 切 位 置 和 前 视 方 向 表示 在 底层 楼 梯 结 
构 平面 图 中 ， 表示 了 前 到 的 梯 段 板 、 楼 梯 平 台 、 楼 梯 梁 和 未 前 切 到 的 可 见 的 梯 段 板 
〈 细 实 线 ) 的 形状 和 连接 情况 。 剂 切 到 的 梯 段 板 、 楼 梯 平 台 、 楼 梯 梁 的 轮廓 线 用 粗 实 线 
面 出 。 
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| (а) 底层 楼 梯 平面 图 (1:50) 
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9 
(b) 顶层 楼 梯 平 面 图 (1:50) (c) 标准 层 楼 梯 平 面 图 (1:50) 


图 4.13 ”楼梯 结构 平面 图 


аё... 


引 例 (1) 的 解答 : 楼 梯 结构 平面 图 一 般 需 要 绘制 3 个 ， 分 别 是 底层 平面 图 、 标 准 层 平 面 图 和 顶层 平面 
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4.5.2 ”楼 梯 结构 剖面 图 


在 楼 梯 结构 剖 


绘制 楼 梯 
的 配 筋 ， 


置 的 纵向 
廊 是 直径 
看 图 易 产 
































E: 





图 中 ， 应 标注 出 梯 段 的 外 形 尺 寸 、 楼 层 高 度 和 楼 梯 平 台 的 结构 标高 。 
结构 剖面 图 时 ， 由 于 选用 的 比例 较 小 (1 : 50)， 不 能 详细 地 表示 楼 梯 板 和 楼 梯 梁 
需 另 外 用 较 大 的 比例 (如 1: 30、1 25, 1: 20) 画 出 楼 梯 的 配 筋 图 。 楼 梯 配 筋 图 












































主要 由 楼 梯 板 和 楼 梯 梁 的 配 筋 断 面 图 组 成 。 在 图 4. 14 中 ， 梯 段 板 TB, FE 110mm， 板 底 布 








钢筋 是 直径 为 D9 10@100， 板 中 的 分 布 筋 直 径 为 @D 6@200， 支 座 处 板 顶 的 受 力 
AO? 1000100, @Ф 10@100。 如 在 配 筋 图 中 不 能 清楚 地 表示 钢筋 布置 ， 或 是 对 
生 混淆 的 钢筋 ， 应 在 附近 画 出 其 钢筋 详 图 (比例 可 以 缩小 ) 作 为 参考 。 由 于 楼 梯 平 





台 板 的 配 筋 已 在 楼 梯 结构 平面 图 中 画 出 ， 故 在 楼 梯 板 配 筋 图 中 楼 梯 梁 和 平台 板 的 配 筋 不 必 


画 出 ， 图 
这 里 还 作 
梯 结构 剖 





1700 





中 只 要 画 出 与 楼 梯 板 相连 的 楼 梯 粱 、 一 段 楼 梯 平 台 的 外 形 线 ( 细 实 线 ) 就 可 以 了 。 
出 了 TL 的 断面 图 ， 显 示 了 配 筋 情况 。 如 果 采 用 较 大 比例 (1 30, 1: 25) 绘 制 楼 
面 图 ， 楼 梯 板 的 配 筋 图 与 楼 梯 结 构 削 面 如 图 4.14 Bras. 
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4.14 楼 梯 结构 剖面 图 及 楼 梯 板 的 配 筋 





= 结构 施工 图 识 图 基础 知识 


4.6 结构 施工 图 识 读 的 一 般 方法 与 步骤 


# sm 


如 何 阅读 结构 施工 图 的 顺序 ? 
4.6.1 结构 施工 图 的 识 读 方法 


结构 施工 图 的 识 读 方法 可 归纳 为 , “从 上 
往 下 看 ， 从 左 往 右 看 ， 从 前 往 后 看 ， 从 大 到 小 
看 ， 由 粗 到 细 看 ， 图 样 与 说 明 对 照看 ， 结 施 与 





















































建 施 结合 看 ， 其 他 设施 图 参照 看 。 — E 
4.6.2 阅读 结构 施工 图 的 顺序 基础 结构 详 图 








按 结构 设计 说 明 、 基 础 图 、 柱 及 剪 力 堵 施 
工 图 、 楼 屋面 结构 平面 图 及 详 图 、 楼 梯 电梯 施 

工 图 的 顺序 读 图 ， 并 将 结构 平面 图 与 详 图 ， 结 ЕЕ 
构 施工 图 与 建筑 施工 图 对 照 起 来 看 ， 遇 到 问题 E | тст] 
时 ， 应 一 一 记录 并 整理 汇总 ， 待 图 纸 会 审 时 提 






















































тустт 断面 图 

交加 以 解决 。 图 纸 中 的 文字 说 明 是 施工 图 的 重 = 
要 组 成 部 分 ， 应 认真 仔细 逐条 阅读 ， 并 与 图 样 لا‎ 
照看 ， 便 于 完整 理解 图 纸 。 在 阅读 结构 施工 L ИХ | 


图 时 ， 遇 到 采用 标准 图 集 的 情况 ， 应 仔细 阅读 规 
定 的 标准 图 集 ， 具 体 识 图 步骤 如 图 4. 15 PR: 


本 章 小 结 








图 4.15 结构 施工 图 具体 识 图 步 





本 章 重点 介绍 了 楼 层 结构 平面 图 整体 标注 的 图 示 方 法 与 要 求 ， 基 础 平面 图 及 基础 
详 图 的 图 示 方 法 ， 钢 筋 混 凝 土 构 配件 的 画 法 和 尺寸 标注 。 建 议 可 采用 结合 现场 实地 参 
观 的 方式 组 织 学 生 仔细 阅读 一 套 完 整 的 结构 施工 图 。 

具体 内 容 包 括 : 结构 施工 图 的 内 容 、 构 件 代 号 、 钢 筋 名 称 、 符 号 及 标注 ; 基础 平 
面 图 及 基础 详 图 ; 结构 平面 布置 图 ; 现 浇 钢筋 混凝土 构件 平面 整体 设计 方法 简介 ; 楼 
梯 结 构 详 图 基础 知识 ; 建筑 结构 施工 图 阅读 一 般 方 法 和 步骤 。 

本 章 的 教学 目标 是 熟悉 基础 平面 图 、 楼 层 结构 平面 图 的 图 示 方 法 和 要 求 ， 以 及 平 
面 整体 表示 方法 的 制图 规则 。 











习 题 


1. 问答 题 
(1) 基础 平面 图 的 图 示 方 法 有 何 特点 ? 基础 详 图 应 标明 哪些 内 容 ? 
121 





(2) 基础 梁 和 防潮 层 各 有 何 作 用 ? 

(3) 楼 层 结构 平面 图 的 图 示 方 法 有 何 特点 ? 与 建筑 平面 图 有 何不 同 ? 

(4) 楼 层 结构 平面 图 应 标注 哪些 平面 尺寸 和 标高 ?为 什么 要 标注 出 各 承重 构件 的 底面 标高 ? 
(5) 当 现 浇 钢筋 混凝土 楼 板 的 钢筋 直接 画 在 结构 平面 图 上 时 ， 板 内 的 各 种 钢筋 如 何 表示 ? 
(6) 平面 整体 标注 法 与 传统 的 配 筋 图 有 何 区别 ? 





2. 单 选 题 
(1) 承受 拉力 或 压力 ， 在 梁 、 板 、 柱 等 各 种 钢筋 混凝土 构件 中 都 有 配置 的 钢筋 是 ( A 
А. EIR В. жу 
С. @% D. 分 布 筋 
(2) B235(Q235) 的 强度 标准 值 fyx 是 ( 0. 
A. 135N/mm° В. 235N/mm° 
C. 335N/mm° D. 435N/mm? 
(3) KZ 表示 ( ). 
А. ERE B. ERX | 
С. ЖК D. 空心 柱 AAA 
г 基础 墙 绘图 时 用 ( № EAN 
. #®% B. 细 实 线 \ 
С. 虚线 D. A wA 
(5) 2 中 25 十 2 中 22 表示 有 四 根 纵 筋 ， 其 中 гөз RE ) 。 
A. 中 部 < Ky aw 
С. 左 侧 SA D ж 
(6) N 3 中 20 表示 ( 0, N AS 





A. 3 根 直径 为 20mm НЯ Ў 
В 3 根 直 径 为 20mm 的 二 级 爱 拉 钢 


C. 3 根 直径 为 20mm 的 二 级 ния x 

D. 3 根 直 径 为 Omi 的 全 级 受 拉 钢 盘 О 

(7) 结构 平面 图 中 的 割 面 图 、 断 面 详 图 的 编号 顺序 宣 按 外 墙 按 顺 时 针 方 向 从 ( ЛНУ, 
A. 左下 角 В. #TA 

С. 左上 角 D. 右上 角 





(8) 楼 梯 结构 平面 图 表示 了 楼 梯 板 和 楼 梯 梁 的 平面 布置 、 代 号 、 尺 寸 及 结构 标高 。 一 般 包括 地 下 层 
平面 图 、 底 层 平 面 图 、 标 准 层 平面 图 和 顶层 平面 图 ， 常用 (  ”) 的 比例 绘制 。 


A. 1: 500 В. 1:50 
С. 1: 5000 р. 1:5 
3. 绘图 题 


抄写 如 图 4.16 所 示 的 楼 梯 结构 剖面 图 ， 要 求 : 
(1) 采用 1: 50 比例 绘制 。 

(2) 图 纸 规范 ， 清 晰 。 

4. 识 图 题 

看 如 图 4.17 所 示 柱 结构 施工 图 ， 回 答 问题 : 
(1) 解释 一 下 柱 平 法 集中 标注 的 含义 。 

(2) 柱 里 有 哪 几 种 钢筋 ? 每 种 有 几 根 ? 

(3) 柱 顶 标高 是 多 少 ? 柱 底 标高 是 多 少 ? 
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== 结构 施工 图 识 图 基础 知识 ELE 
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” 4.16 楼 梯 结构 剖面 图 
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650x600 
4622 
910@100/200 
25 屋 高 | 标高 
KE ЖЫ 5 36 | 15870 
4 36 | 12.270 
° 
© 3 36 | 8670 
2 42 | 4470 
1 45 | -0.03 
Ë 
Bi © =1 45 | 453 
-2 45 | -9.03 
325 325 基础 底板 12 
@ 注 : 框 架 柱 分 边 柱 、 角 柱 、 中 柱 , 
顶层 锚固 长 度 分 别处 理 。 


8417 柱 结构 施工 图 
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киш ее ` 
识 图 实践 


教学 目标 


本 章 主要 介绍 如 何 阅读 住宅 楼 施工 图 ， 重 点 介绍 了 阅读 住宅 楼 建筑 总 平面 图 、 建 筑 平 
面 图 、 建 筑 立 面 图 、 建 筑 剖 面 图 、 建 筑 详 图 、 基 础 范 工 图 、 柱 梁 板 结构 施工 图 、 楼 梯 结 构 
图 等 读 图 、 绘 图 的 步骤 和 方法 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 学 生 应 熟练 掌握 识 读 和 绘制 住宅 楼 建筑 
总 平面 图 、 建 筑 平面 图 、 建 筑 立 面 图 、 建 筑 剖 面 图 、 建 筑 详 图 、 基 础 施工 图 、 柱 梁 板 结构 
施工 图 、 楼 梯 结构 图 等 读 图 、 绘 图 的 步骤 和 方法 。 





























教学 要 求 

能 力 目标 知识 要 点 权重 
掌握 住宅 建筑 总 平面 图 的 识 读 和 绘制 住宅 楼 建筑 总 平面 图 10% 
掌握 住宅 建筑 平面 图 的 识 读 和 绘制 住宅 楼 建筑 平面 图 15% 
掌握 住宅 建筑 立 面 图 、 建 筑 剖 面 图 的 识 读 和 绘制 住宅 楼 建筑 立 面 图 、 建 筑 剖 面 图 15% 
掌握 住宅 建筑 详 图 的 识 读 和 绘制 住宅 楼 梯 详 图 、 外 墙 墙 身 详 图 15% 
掌握 住宅 基础 施工 图 的 识 读 和 绘制 住宅 基础 施工 图 15% 
掌握 住宅 柱 梁 板结 构 施工 图 的 识 读 和 绘制 住宅 楼 柱 梁 板 结构 施工 图 15% 
掌握 住宅 楼 梯 结 构 施 工 图 的 识 读 和 绘制 住宅 楼 梯 结 构 施工 图 15% 








£ 章节 导读 


通过 住宅 楼 建筑 施工 图 可 以 了 解 一 收 拟 建 住宅 的 内 外 形状 和 大 小 、 平 面 布局 、 立 面 造型 以 及 各 部 分 
的 构造 等 内 容 。 同 时 ， 通 过 住宅 楼 结构 施工 图 可 以 了 解 一 幢 拟 建 住宅 的 结构 构件 (比如 柱 、 梁 板 、 基 础 》 
断面 形状 、 大 小 、 材 料及 内 部 构造 。 


£ 知识 点 滴 


北京 四 合 院 是 北方 地 区 院落 式 住宅 的 典型 。 其 平面 布局 以 院 为 特征 ， 根 据 主人 的 地 位 及 地 基 情 况 ， 
有 两 进 院 、 三 进 院 、 四 进 院 或 五 进 院 几 种 ， 大 宅 则 除 纵向 院落 之 外 ， 横 向 还 增加 平行 和 跨 院 ， 并 设 有 后 
花园 如 图 5.1 所 示 。 KA 


北京 四 合 院 





PR 图 5.1 北京 四 合 院 

以 最 常见 的 振 进 院 的 北京 四 合 院 为 例 。 前 院 较 浅 ， 以 倒 座 为 主 ， 主 要 用 作 门 房 、 客 房 、 客 厅 ; ХП 
在 倒 座 以 东 、 宅 之 与 (xnn) 位 (东南 隅 )， 靠 近 大 门 的 一 间 多 用 于 作 门 房 或 男 仆 居室 ;大门 以 东 的 小 院 为 
热 ， 倒 座 西部 小 院内 设 厕 所。 前 院 属 对 外 接待 区 ， 非 请 不 得 入 内 。 

内 院 是 家 庭 和 主要 活动 场所 。 外 院 和 内 院 之 间 以 中 轴线 上 的 垂 花 门 相隔 ， 界 分 内 外 ; 内 院 正 北 是 正 
房 ， 也 称 上 房 、 北 房 或 主 房 ， 是 全 院 地 位 和 规模 最 大 者 ， 为 长 辈 起 居 处 ， 内 院 两 侧 为 东 、 西 厢房 ， 为 晚 
ЖЕЕ) ЕРИ ДИНИ ESEE. ШИЙ. ШИЙ ШИИДЕ NENEA “И”, ЖИЕ 
为 杂 物 院 使 用 ， 也 有 于 此 布置 假山 、 花 木 的 ， ЖЕРЕ ЕП ЕЕН РРА. H. TRTE 
行走 。 内 庭院 面积 大 ， 院 内 栽植 花木 ， 陈 设 鱼 红 盆景 ， 可 供 家 人 纳凉 或 劳作 ， 为 安静 舒适 的 居住 环境 。 

后 院 的 后 单 房 居 宅 院 的 最 北部 ,布置 厨 、 同 、 储 藏 、 仆 役 住 房 等 ， 如 住宅 有 后 门 ， 后 门 的 位 置 在 后 
单 房 西 北角 的 一 间 ; 院内 有 并 。 后 院 是 家 庭 服务 用 区 。 

整个 四 合 院 中 轴 对 称 ， 等 级 分 明 ， 秩 序 井 然 ， 究 如 京城 规制 缩影 。 其 中 ， 门 是 分 界 内 外 、 引 导 秩序 、 
身份 地 位 的 体现 。 如 大 门 ， 正 对 街 一 侧 设 影壁 ， 入 门 仍 为 影壁 ， 再 左 转 才 入 前 院 ， 这 组 门 的 秩序 成 为 内 、 
外 之 间 很 好 的 转换 。 


5.1 某 住宅 楼 建筑 施工 图 识 图 实践 


£ 引 例 


(1) 一 套 完整 的 住宅 建筑 施工 图 包括 哪些 内 容 ? 
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(2) 住宅 建筑 详 图 包括 哪些 内 容 ? 








5.1.1 住宅 建筑 施工 图 内 容 
住宅 建筑 施工 图 主要 包括 施工 图 首页 、 平 面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 、 建 筑 详 图 等 。 
5.1.2 住宅 施工 图 首页 


施工 图 首页 是 建筑 施工 图 的 第 一 张 图 纸 ， 主 要 内 容 包括 图 纸 目 录 、 设 计 说 明 、 工 程 做 
法 表 、 门 窗 统计 表 等 文字 性 说 明 。 
1. 图 纸 目 录 和 门窗 统计 表 ( 表 5 一 1) 
































表 5-1 图 纸 目 录 和 门窗 统计 表 


\ 








项 目 : 建 施 图 、 建 筑 通用 图 





序号 图 号 шан. Жү? 张 数 










































































1 18-1 НН 室内 装修 表 1 
2 18-2 р 1 
3 18-3 му 建筑 设计 总 说 明 1 
1 18-4 Со 浙江 省 居住 建筑 节能 计算 表 1 
5 JS-5 > ` ЖЕАР У 1 
6 Js-6 ۸ Ee 1 
7 3852 №. 二 人 五 层 平面 1 
8 NNS-8 六 层 平面 1 
9 13-9 阁楼 层 平面 1 
10 JS-10 屋面 层 平面 1 
11 15-11 Ф@--©зш 1 
12 18-12 2—01 1 
13 13-13 1 一 1 剖面 2 一 2 剖面 1 
14 1 
15 Pe 1# 楼 梯 详 图 厨房 、 厕 所 详 图 1 
16 JT-8 2# 楼梯 详 图 阳台 详 图 1 
17 ЈТ-9 详 图 一 1 
18 ЈТ-10 详 图 二 1 
19 Ji 3# 楼 梯 详 图 ”店铺 立 面 详 图 1 
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门窗 表 
洞口 尺寸 数量 
分 类 | 门窗 名 称 图 集 名 称 备注 
防盗 门 、 
M 000 | 2100 36 
1 1 21 6| вв | 6 [616 36 甲 方 自 更 
电子 对 讲 门 、 
м 2360 00 | 3 3 
2 360 | 24 3 3 甲 方 自理 
Е А Д 钢板 门 、 
З 000 | 2000 | 36 3 
м 1 2 3 6 甲 方 自理 
门 3000 | 2300 3 卷帘门 、 
пм 3 23 1 K | 甲 方 自理 
16M0921 | 900 | 2100 12| 1212 |12 |12 | ITN т 
15М0721 | 700 | 2100 6| 66 |6| 0 3 36 | 浙 J2-93 | 胶合 板 木门 
16M0821 | 800 | 2100 6 | 6 6 fase N6 36 
TSM1524C | 1500 | 2400 6 | 6686 |6 36 | 99 浙 J5 | 双 层 塑 料 门 
TSCo906A | 900 | 600 |33| 1. KP 33 
TSC0915A | 900 | 1500 6 36 
TSC1212A | 1200 | 12001, NA 3 3 |3 15 
TSC1115A | 1100 | 1500] | 6 | 6 6 | of 36 
> A У 99 #7 J5 | 塑料 窗 
TSC1215A | 1200-1500 6166 № | 36 
窗 | TSC1815A 21800. 1500 6 | 616 s |6|6 36 
ç ТУ - 
Т5С1109А_ |, 1100 | 900 > 4 | 4 
PSC0606A | 600 | 600 | з 3 
201 2200 | 1350 6| 6 6 |6 6 30 PVC 塑料 
ZC2 1260 | 1350 61661666 36 |899 %15] 平移 窗 
见 详 
ZC3 2700 | 1600 6 6 见 详 图 
2. 设计 说 明 
) 工程 设计 的 主要 设计 依据 
(1) 立项 文件 :“ 关 于 同意 X 关 新 城南 区 二 期 工程 立项 的 批复 ” 【证 科 园 (2005)39 号 】。 
(2) 规划 文件 : 由 宁波 市 规划 局 科技 园区 分 局 提供 的 设计 要 求 、 控 制 指标 文本 。 
(3) 用 地 文件 : (2005) 浙 规 ( 地 ) 证 编号 0207006. 


(4) 由 宁波 市 规划 局 科技 园区 分 局 批准 的 总 平面 布置 方案 。 
(5) 经 批准 的 “XX 南 区 拆迁 安置 用 房 扩 初 设计 ”。 
(6) 由 宁波 市 科技 园区 建设 管理 局 印发 的 “XX 新 城南 区 二 期 拆迁 安置 房 项 目 初步 设 





计 会 审 会 议 纪要 ”( 甬 科 园 建 【2005】13 号 )。 


(7) 由 浙江 省 地 震 局 提供 的 “对 宁波 市 科技 园区 地 震 小 区 划 报 告 的 批复 ”。 
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(8) 设计 文件 : 本 公司 与 业主 单位 签订 的 工程 设计 合同 。 

(9) 国家 现行 有 关 规 范 、 规 定 : 

建筑 设计 防火 规范 (GB 50016 一 2006) 。 

© 住宅 设计 规范 (GB 50096 一 1999) (2003 年 版 ) 。 

@ 民用 建筑 设计 通则 (GB 50352 一 2005) 。 

@ 城市 居住 区 规划 设计 规范 (GB 50180 一 1993) (2002 年 版 ) 。 

© 夏 热 冬 冷 地 区 居住 建筑 节能 设计 标准 (JGJ 134 一 2010)。 

@ 浙江 省 居住 建筑 节能 设计 标准 (DB 33/1015 一 2003)。 

D 城市 道路 和 建筑 物 无 障碍 设计 规范 (JGJ 50 一 2001) 。 

@ 汽车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 设计 防火 规范 (GB 50067 一 1997)。 

2) 工程 概况 YA 

本 工程 为 宁波 市 科技 园区 X X 新 城南 区 二 期 住宅 工程 < ШЕЕ ПЕНЕН РФ 
会 开发 ， 位 于 宁波 市 东部 的 科技 园区 X X Н. 总 用 地 面积 14.5903km? ， 总 建筑 
面积 191357m* ， 建 筑 占 地 面积 42942m* ,包括 60486 Бай ЖЕ С 总 高 
度 为 18.750m) ， 两 座 非 独立 式 地 下 车 库 ( 总 建筑 面积 19430m* ) ， 其 中 住宅 底层 设 
自行 车 库 和 部 分 汽车 库 ， 沿街 部 分 住宅 底层 设 商业 网 点 ， 住宅 顶层 设 阁楼 ， 作 为 储 
藏 空间 ， 小 区 配套 设 居委会 、 物 业 用 房 、 物业 经 营 用 房 、 垃 圾 工具 间 、 电 信 电 视 设 
备用 房 、 变 配 电 房 、 消 防水 池 、 泵 房 等 设 于 地 下 车 库 。 主 要 技术 经 营 指标 详 见 总 平 
面 布置 图 。 NS اک‎ 
本 工程 耐火 等 级 除 地 下 汽车 库 为 一 级 外 ， 其 余 均 为 一 级 ， 主 体 结构 耐久 年 限 为 50 年 ， 
结构 多 式 均 为 混凝土 框架 结构 。 本 工 程 抗震 设防 烈度 为 六 度 。 屋面 防水 等 级 为 I 级， 地 下 
室 防水 等 级 为 了 级 “人防 工程 为 异地 人 防 。 we ХУ” 
本 工 - 程 室内 设计 标高 士 0. 000 ШЕЕ. 3.450m， 室 内 外 高 差 0.150m， 建 筑 物 
放样 定位 详 见 总 平面 定位 图 。 
除 说 明 外 ， 本 工程 所 标 标高 以 米 为 单位 ， 所 有 尺寸 以 毫米 为 单位 。 
除 说 明 外 ， 本 工程 所 标 屋面 标高 为 结构 标高 ， 其 余 均 为 建筑 标高 。 

3) 设计 范围 

(1) 建筑 设计 (不 包括 二 次 装修 部 分 )、 结 构 设计 、 给 排水 设计 、 电 气 设计 、 地 下 室 通 
风 设 计 、 总 平面 设计 (不 包括 环境 设计 ) 。 

(2) 燃气 设计 、 景 观 环境 设计 、 配 电 房 专业 设计 、 弱 电 设计 、 红 外 线 保安 系统 设计 等 
均 另 行 委托 设计 。 

4) 其 他 

墙 体 材料 见 结 施 ， 防 潮 层 做 法 为 30 JE 1 : 2 水 泥 砂浆 摊 相 当 于 水 泥 质 量 5% [0] 
水 剂 。 

3. 工程 做 法 

1) 屋面 做 法 

(1) 坡 屋面 做 法 (由 上 向 下 )。 

O 彩色 油 秸 瓦 ( 蓝 色 ， 以 色 样 为 准 )( 射 钉 与 冷 马 蹄 脂 粘 结 固定 ) 。 

© 40 JE C20 细 石 混凝土 随 的 随 抹 ( 内 配 4@150 双向 )。 
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mama ЖУЫК ЕНИН: ЖЕРШЕ 





O 无 纺 布 隔离 层 。 

Ф 25X25 ЖЖ@600, И 25 厚 聚 茶 板 保温 层 。 

© 3 厚 改 性 沥青 防水 卷 材 。 

© 20 FE 1: 2.5 水泥 砂浆 找平 。 

O 现 浇 钢 筋 混凝土 屋面 。 

D 非 上 人 屋面 做 法 (用 于 住宅 、 店 铺 、 管 理 用 房 等 屋面 )( 由 上 向 下 )。 

O 3 厚 改 性 沥青 防水 卷 材 ( 带 形 砂 保护 层 ) 。 

© 20 JE 1 : 2.5 水 泥 砂 浆 找平 层 。 

O 增 水 珍珠 岩 块 材 保温 兼 找 坡 层 (坡度 2%， 最 薄 处 60 厚 )( 按 规范 设 排 气 道 ， 做 法 见 
99 浙 J14 第 25 页 详 图 10)。 А 

Ф 20 厚 1: 3 水泥 砂浆 找平 层 。 ҮЛ, 

© 现 浇 钢 盘 混凝土 ( 自 防水 ) 结 构 层 。 2 

(3) 上 人 屋面 做 法 (用 于 住宅 间 楼 层 露台 )( 由 上 向 下 )。 N ` 

Ф 40 厚 C20 细 石 混凝土 随 的 随 抹 (内 配 1150D titik ез. 做 法 见 99 
Hî J14 第 23 页 详 图 13). Ух 

O 油 息 隔离 层 。 ax Á ҸӰ 

© KEDER ЬН АЕС ЈА OE 20% 最 沙 处 60 厚 )( 按 规范 设 排 气 道 ， 做 法 见 
99 浙 J14 第 25 页 详 图 9)。 М. N 

O 3 ЕЕ DKE. OO X 

© 20 J 1 : 3 KIER 多 

@ 现 涪 钢筋 混凝土 结构 层 * 1 

(4) 上 人 植 草 屋面 做 法 > (用 于 地 下 车 库 屋面 )。 UB F Asi rB, 

(5) НИНЕ ЕРГЕ. 7 > 

Фз КЫШТ 水 卷 材 ( 带 铝 稍 面 保护 层 ) 。 

® 1 : 3 水 混 砂 浆 1% 找 坡 ， 最 薄 处 20 厚 。 

O 现 浇 钢筋 混 凝 土 ( 自 防 水 ) 结 构 层 。 

所 有 金属 制品 锯 明 部 分 ， 除 铝 铜 制品 、 电 镀 制 品 及 已 注 明 者 外 ， 均 刷 防 锈 漆 一 度 ， 棕 
REWANE POH. 

2) 楼 面 做 法 

见 装修 表 。 

3) 地 面 做 法 

见 装修 表 。 

4) 顶棚 做 法 

见 装 修 表 。 

5) 墙 面 做 法 

CD 外 墙 1( 涂 抹 面 层 ， 用 于 二 层 及 以 上 )( 由 内 向 外 )。 

O 墙 面 清理 ， 界 面 剂 一 道 。 

@ 15 厚 聚合 物 保温 砂浆 。 

@ 10 JE 1 : 2.5 抗 裂 防 水 砂浆 畦 面 。 

O 外 墙 涂料 弹 涂 (色彩 另 详 ， 其 分 隔 详 见 立 面 施工 图 ， 立 面色 彩 要 求 做 样板 ,并 经 业 
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主 、 规 划 部 门 、 设 计 人 员 认 可 后 方 可 施工 ; 分 格 缝 除 说 明 外 ,为 20 % 10%, Ва. 
(2) 外 墙 2( 仿 真 石 面砖 面 屋 ， 用 于 住宅 部 分 一 层 ) (由 内 向 外 ) 。 
O 墙 面 清理 ， 界 面 剂 一 道 。 
© 15 厚 聚 合 物 保温 砂浆 。 
@ 10 厚 1: 2.5 抗 裂 防 水 砂浆 粘 结 层 。 
@ 外 墙 面砖 (材料 及 色彩 看 样 定 )。 
(3) 外 墙 3( 仿 真 石 面砖 面 墙 ， 用 于 非 住 宅 部 分 )( 由 内 向 外 )。 
O 墙 面 清理 ,水泥 砂浆 一 道 (内 掺 水 泥 质量 3% 的 建筑 胶 )。 
® 15 厚 1: 3 水 泥 砂浆 找平 层 。 
@ 10 厚 1: 2.5 水 泥 砂 桨 粘贴 层 。 





























© 外 墙 面砖 (材料 及 色彩 看 样 定 )。 Y ` 
(4) 内 墙 : 见 装修 表 。 “ж РСА 
6) 门窗 工程 x 


CD 店铺 外 门 采用 80 系列 PVC 塑料 门 ， 白 框 ， Блеза, ТАДЕЈ ГЛИН 


° УХ + 

(2) 住宅 进 户 门 采用 普通 防盗 门 ， 自 行车 库 门 采用 普通 钢板 门 ， 住 宅 单元 门 采用 电 控 
对 讲 安全 门 ， 式 样 由 专业 单位 设计 ， 甲 方 自理 。 

(3) 住宅 室内 木门 为 胶合 板 木门 六 阳 合 门 为 PVC 塑料 双 层 玻璃 门 ( 带 窗纱 )。 

CD 所 有 外 窗 采 用 88 系列 PVC 塑料 窗 ( 带 纱窗 )， ГЫЙ. БИЗЕ ЖЛ 5 厚 无 色 浮 法 
зе. >и, х 
(5) 所 有 木门 与 开启 方向 一 侧 堵 面 立 平 ， 塑 钢 门 窗 与 堵 中 线 立 平 ( 注 明 者 除外 )。 
(6) 门窗 五 金 除 注 明 者 外 均 按 有 关 标 准 图 所 规定 的 零件 配 齐 。 

















D 油漆 工程 “< 一 ху, > 
均 由 用 户 自理 。 Z 
8) 住宅 封闭 阳台 内 墙 及 顶棚 按 相 应 做 法 施工 
9) 其 他 


(1) 凡 木 制品 与 砖 砌 体 或 钢筋 混凝土 构件 接触 处 ， 均 刷 沥青 防腐 剂 二 度 。 

(2) 屋面 雨水 管 及 阳台 排水 管 采 用 白色 100UPVC 塑料 管 ; 独立 的 空调 排水 管用 
25UPVC 管 ; 设 有 排水 地 漏 、 排 水 口 的 楼 地 面 (包括 阳台 ) 找 坡 1%， 坡 向 地 漏 ( 排 水 口 )， 
雨水 管 落地 处 均 设 窒 井 。 

(3) 空调 预 留 孔 定位 见 建筑 平面 图 ， 其 中 住宅 卧室 、 书 房 预 埋 75UPVC fF, QF 2) 中 
心 离 地 2100; 客厅 预 埋 75UPVC FF. GFA 1) 中 心 离 地 150。[ 除 说 明 外 ,空调 预 留 洞 中 心 
距 墙 ( 柱 ) 为 200.。] 

(4) 所 有 砖 墙 的 室内 阳 角 在 离 楼 、 地 面 1500 高 度 以 下 均 做 1 : 2 水 泥 砂 浆 护 角 ， 厚度 
和 墙 面 粉刷 厚度 一 致 。 

(5) 所 有 用 水 房间 四 周 墙 体 均 做 150 高 混凝土 挡 水 线 ， 宽 度 同 墙 体 (门洞 口 除外 )， 混 
凝 土 标号 同 楼 面 。 
选 
为 














(6) 住宅 采用 ZRF 住宅 烟 气 集中 排放 系统 ， 详 见 图 集 2001 浙 J16， 其 中 厨房 排 油 烟 道 
17КЕ – B3 型 ， 排 油烟 口中 心 距 地 2200, 风帆 出 屋面 高 度 1100， 即 风 帽 顶 标高 
9.700m, 
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СТ) 沿 建筑 物 四 周 地 面 做 600 宽 混 凝 土 散 水 ， 做 法 详 见 2000 #7137 第 44 页 详 图 4， 每 
20m 长 设 一 道 20 宽 伸缩 缝 ， 散 水 与 墙 面 之 间 设 20 宽 缝 , 均 以 沥青 砂浆 柑 缝 。 

(8) 住宅 六 层 上 阁楼 的 户 内 楼 梯 及 防护 栏杆 均 由 用 户 自理 。 入 单元 室外 坡 道 做 法 详 见 
#7 J18 -95 第 3 页 详 图 1( 其 中 混凝土 垫 层 改 为 C15); 入 车 库 室外 坡 做 法 详 见 JT - 9 PÉ 
图 21。 

(9) 抗震 颖 做 法 详 见 施工 图 ， 其 中 墙 面 盖 颖 材料 选用 1 厚 铝 板 。 住 宅 顶 层 上 阁楼 的 户 
内 楼 梯 及 防护 栏杆 。 

(10) 本 工程 的 绿化 景观 由 专业 单位 设计 ， 并 及 时 配合 施工 。 

(11) 本 说 明 未 提 及 处 ， 须 及 时 与 设计 人 员 联 系 , 未 经 设计 人 员 签 字 认 可 的 改动 均 
无 效 。 

(12) 本 工程 应 按 图 施工 ， 密 切 配合 总 图 、 给 排水 、 电 气 、 BD 38 WIAA, 并 按 国 
家 现行 施工 及 验收 规范 进行 验收 ， 涉及 的 规范 包括 ， 建筑 地 面 工程 质量 验收 规范 (GB 
50209 一 2010) 、 建 筑 装饰 装修 工程 质量 验收 规范 (GB 5021052001), 屋面 工程 施工 质量 验 
收 规范 (GB 50207 一 2002)、 地 下 防水 工程 质量 验收 规范 (GB 50208—2002), 建筑 工程 施 
工 质量 验收 统一 规范 (GB 50300 一 2001) 等 。 


5.1.3 住宅 建筑 平面 图 识 图 





























1. 车 库 层 平面 图 的 识 读 (图 SN < Ул 
由 图 名 可 知 ， 该 图 为 车 库 层 平面 图 ， 比例 是 1 : 100z 图 下 方 绘 有 指 北 针 ， 可 知 房屋 坐 
东北 朝 西 南 。 本 建筑 为 单元 式 住宅 ， 共 三 个 单元 , 污 梯 两 户 。 平 面 图 的 形状 为 矩形 ， 总 长 
39240mm， 总 宽 10740miin 通 过 总 尺寸 可 计算 出 房屋 的 占 地 面积 。 从 图 中 墙 体 的 分 隔 情 况 
和 房间 的 名 称 ， 可 知 房屋 内 部 房间 为 自行 车 库房 》 用 途 为 存放 自行 车 ， 有 12 种 类 型 自行 
车 库房 。 本 建筑 为 框 染 结 者 构 ， 所 以 建筑 的 墙 体 较 多 且 布 置 规整 南 侧 布置 了 自行 车 库 4， 
自行 车 库 5， 自行 车 库 6, 自行 车 库 7， 自 行车 库 5， 自 行车 库 9， 自 行车 库 10， 自 行车 库 
11， 自 行车 库 12， 北 侧 布置 了 自行 车 库 1， 自 行车 库 4， 自 行车 库 12， 中 间 布 置 了 白 行车 
库 2， 自 行车 库 3， 自 行车 库 5， 自 行车 库 6， 自 行车 库 10， 自 行车 库 11。 
从 图 中 定位 轴线 的 编号 及 其 间距 ， 可 了 解 各 承重 柱 位 置 及 房间 的 大 小 。 图 中 标注 有 外 
部 尺寸 和 内 部 尺寸 。 从 各 道 尺寸 的 标注 ， 可 了 解 各 房间 的 开间 、 进 深 、 外 墙 与 门窗 及 室内 
设备 的 大 小 和 位 置 。 
) 外 部 尺寸 
为 了 方便 读 图 和 施工 ， 一 般 在 图 形 的 外 部 ， 注 写 三 道 尺寸 。 
(1) 第 一 道 尺 寸 ， 表 示 外 墙 上 的 门窗 洞口 、 墙 把 的 形状 和 位 置 ， 依 托 轴线 注 写 ， 如 本 
图 中 民用 房屋 建筑 图 纸 的 介绍 四 、 回 轴线 间 加 轴线 上 的 窗 TSC0906A， 宽 度 900mm， 位 置 
为 左 距 中 轴线 150mm， 右 距 四 轴线 320mm, 

(2) 第 二 道 尺 寸 ， 表 示 轴 线 间 的 距离 ， 用 以 表示 房间 的 开间 和 进深 ， 如 本 例 中 四 、 四 
轴线 ，@、@ 轴线 间 的 自行 车 库 1， 开 间 为 3500mm， 进 深 为 2400mm。 

(3) 第 三 道 尺 寸 , 表示 外 轮廓 的 总 尺寸 ， 即 指 从 一 端 外 墙 边 到 另 一 端 外 墙 边 的 总 长 和 
总 宽 。 本 房屋 总 长 39240mm， 总 宽 10740mm。 

三 道 尺寸 线 之 间 应 留 有 适当 的 距离 ,一般 为 7 一 10mm， 其中, 第 一 道 尺寸 应 离 图 形 
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的 最 外 轮廓 线 10 一 15mm， 以 便 注 写 尺 十 数字 。 如 果 房 屋 前 后 或 左右 不 对 称 ， 则 
四 边 都 应 标注 尺寸 ,如 有 对 称 ， 可 只 标注 在 左 侧 和 下 方 。 

2) 内 部 尺寸 

为 了 说 明 房屋 的 内 部 大 小 和 室内 的 门窗 洞 、 孔 洞 、 墙 厚 和 固定 设施 (厨房 和 卫生 间 的 
固定 器 具 、 搁 板 等 ) 的 大 小 和 位 置 ， 在 平面 图 上 应 注 写 相关 的 内 部 尺寸 。 如 本 例 中 M3 的 
尺寸 标注 为 1000mm， 自 行车 库 间 分 隔 墙 宽度 为 120mm. 

3) 标高 

国 一 @ 轴 线 间 标注 了 标高 一 0. 150， 显 示 该 部 位 的 为 房屋 的 室外 地 面 标高 。 轩 一 @ 轴 
线 间 标注 了 标高 一 0. 600， 多 数 房间 地 面 都 处 于 此 高 度 。 楼 梯 间 的 人口 处 为 士 0.000， 室 外 
地 面 为 一 0. 150， 室 内 外 高 差 为 150mm。 А 

4) 门窗 数量 及 类 型 У 

从 图 中 门 s af 可 了 解 到 门窗 的 数量 、 жби, 如 本 例 中 门 有 类 型 
M2, M3, M2 数量 为 3 个 ，M3 数量 为 34 +, Ж TSC0906A、PSC0606A， 
TSC0906A 数量 为 29 个 ， нате A 数 量 为 3 个 。 E = 

另外 ， 散 水 分 布 在 房屋 四 周 ， 尺 寸 宽度 为 600mm, 四 、@ 轴 线 间 坡 道 坡度 为 1 : 12, 
四 、 加 轴线 间 坡 道 坡度 为 1 : 7, ЕСОН, £0 ©. ®. ®. оше аы 
5 根 雨 水 管 (可 与 立 ае. 图 中 共有 4 处 坡 道 挡 墙 的 详 图 索引 
引用 了 标准 图 集 浙 J18- 95， 即 1995 第 版 新 江 省 建筑 标准 图 集 。 图 中 还 有 сее. 
对 应 于 1—1, 2—2 剖面 图 。，， ҳу 

2, FE ARA (RD. 3y 


由 图 名 可 知 ， 图 5. 了 为 一 层 平 面 图 ， 比例 是 了 0o. 本 建筑 为 单元 式 住宅 ， 共 三 个 单 
元 ， 一 梯 两 户 ， ТТЕ п. "从 车 库 层 顺 着 楼 梯 上 到 一 层 ， 进入 户 内 
北面 是 厨房 和 王 生 间 ; 中 间 是 客厅 和 和 餐厅 “南面 是 主 甲 和 次 卧 ， 南 面 次 卧 外 有 一 阳台 

从 图 中 定位 轴线 的 编号 及 其 间距 ， 可 了 解 到 各 承重 柱 位 置 及 房间 的 大 小 。 图 中 标注 有 

外 部 尺寸 和 内 部 尺寸 。 从 各 道 尺寸 的 标注 ， 可 了 解 各 房间 的 开间 、 进 深 、 外 墙 与 门窗 及 室 
内 设备 的 大 小 和 位 置 。 
) 外 部 尺寸 
为 了 方便 读 图 和 施工 ， 一 般 在 图 形 的 外 部 ， 注 写 三 道 尺寸 。 
D 第 一 道 尺 寸 ， 表 示 外 墙 上 的 门窗 洞口 、 墙 把 的 形状 和 位 置 ， 依 托 轴线 注 写 ， 如 本 
图 中 民用 房屋 建筑 图 纸 四 、@ 轴 线 间 加 轴线 上 的 窗 TSC1215A， 宽 度 1200mm， 位 置 为 左 
HORM 600mm， 右 距 @ 轴 线 300mm, 

D 第 二 道 尺寸 ， 表 示 轴 线 间 的 距离 。 用 以 表示 房间 的 开间 和 进深 ЈО), © 
轴线 ，、 名 轴线 间 的 厨房 ， 开 间 2100mm， 进 深 2400mm. 

(3) 第 三 道 尺寸 ， 表 示 外 轮廓 的 总 尺寸 ， 即 指 从 一 端 外 墙 边 到 另 一 端 外 墙 边 的 总 长 和 
总 宽 。 本 房屋 总 长 39240mm， 总 宽 10740mm。 

2) 内 部 尺寸 

为 了 说 明 房屋 的 内 部 大 小 和 室内 的 门窗 洞 、 孔 洞 、 墙 厚 和 固定 设施 (厨房 和 卫生 间 的 
固定 器 具 、 搁 板 等 ) 的 大 小 和 位 置 ， 在 平面 图 上 应 注 写 相 关 的 内 部 尺寸 。 如 本 例 中 
16M0821 的 尺寸 标注 属于 内 部 尺寸 ,为 800mm。 
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3) 标高 


O. OMN 
#. ®. CMRK 





ан аа дара. 





标注 了 标高 1. 800m， 显 示 客 厅 的 楼 面 标高 ， 其 他 房间 楼 面 都 处 于 此 高 
标注 了 标高 2. 900m， 显 示 雨 篷 的 楼 面 标高 ， 其 他 雨 篷 同 此 处 。 





4) 门窗 数量 及 类 型 

从 图 中 门窗 的 图 例 及 其 编号 ， 可 了 解 到 门窗 的 数量 、 类 型 和 位 置 ， 如 本 例 中 门 有 类 型 
16M0821、15M0721、16M0921、TSM1524C，16M0821 数量 为 6 个 ，15M0721 数量 为 6 
个 、16M0921 数量 为 12 个 、TSM1524C 数量 为 6 个 。 窗 有 类 型 TSC1215A、TSC0915A、 





TSC1115A、TSC 


815A, TSC1215A 数量 有 6 个 、TSC0915A 数量 有 6 个 、TSC1115A 数 


量 有 2 个 、TSC1815A 数量 有 6 №. 

另外 ， 四 、@ 轴 线 间 @@ 轴 线 外 有 一 个 雨 篷 ， 四 、@@ 轴 线 间 @ 轴 线 外 有 一 个 雨 篷 ， 四 、 
四 轴线 间 @ 轴 线 外 有 一 个 雨 禾 ， 雨 竹内 排水 坡度 为 1%。 紧 贴 建筑 加 轴线 外 增 ， 在 @@、@、 
O. 00, @, О ЕН 6 根 雨 水 管 ， 紧 贴 建筑 人 @@ 轴 线 外 墙 ， #@. @. Ф, Ф, ©, 
O. O. D, ЭМЕТ ۰ 与 立 面 图 及 | кч тїшїнїшїї). 图 中 共有 3 








处 详 图 索引 ， 有 两 种 类 型 的 预 留 泣 




















线 间 


@@ 轴 线 ， 四 、 加 轴线 间 @ 轴 线 ， 加、 ИО, ®. ананан. a. 四 轴线 
间 @@ 轴 线 ， 各 有 一 个 阳台 ， 挑 出 外 墙 面 1500nimh。 “ 


3. 2-24 


Ñ 





Раз у E 





如 图 5.4 所 示 由 图 名 可 知 ， BAH казеин. <На 1: 100。 从 图 中 可 知 楼 
梯 有 三 个 ， 类 型 为 平行 双 跑 楼 梯 。(GJ、 @@ 轴 线 间 标 注 了 标高 600, 7. 400m, 10. 200m, 


13. 000m， 分 别 表 
面 图 。 


‚ EPERRA ж > 








示 二 层 * =). ША, 五 层 楼 面 标高 : 本 平面 图 识 图 其 他 同一 层 平 
s. k ^, 
ү Ky 


w 





MI 5. SWRI ATTN, KANAPEK. НЫНЕ 1:100, ЖЭР ВВА 
能 向 下 走 ， 其 他 识 图 同 二 一 五 层 平面 图 。 


5. 阁楼 层 平 面 图 识 图 





如 图 5. 6 所 示 由 图 名 可 知 ， 该 图 为 阁楼 层 平面 图 ， 比 例 是 1 : 100。 每 户 都 把 阁楼 作 
为 储藏 室 用 。 阁 楼 和 第 六 层 垂直 交通 先 预 留 洞 ， 可 以 根据 用 户 需要 自己 设置 楼 梯 。 Ф. © 
轴线 间 标注 了 标高 18. 600m， 显 示 储 藏 室 的 楼 面 标高 ， 其 他 储藏 室 楼 面 都 处 于 此 高 度 。 阁 
楼 四 周 有 天 沟 排水 ， 天 沟 宽 400mm， 沟 底 坡度 1%. O. OMRE. KWO ©. O. 


O. BKA 1 Ж 














KE: ЖИ, FEO. O. Ф, O. O. ОА 1 根 雨水 管 ( 可 


与 立 面 图 及 屋顶 平面 图 对 照 确认 )。 从 图 中 可 了 解 到 窗 有 类 型 TSC0909A、TSC1809A、 
TSC1109A，TSC0909A 数量 有 2 个 、TSC1809A 数量 有 10 个 、TSC1109A 数量 有 4 个 。 此 外 


图 中 还 有 坡度 为 1: 
6. 屋面 层 平面 识 图 
如 图 5. 7 所 示 由 图 名 可 知 ， 该 图 为 屋面 层 平面 图 ， 比 例 是 1 : 100。 该 屋顶 采用 有 组 














1.25、 盖 有 瓦 片 的 坡 屋顶 ， 在 坡 屋顶 之 间 有 排水 坡度 为 2% 的 露台 。 




















织 排水 ， 中 间 是 平 屋顶 ， 外 面 有 坡 屋顶 、 露 台 。 平 屋顶 排水 坡度 为 2%， 坡 屋顶 排水 坡度 
为 1 : 1.25， 天 沟 排水 坡度 为 1%。 
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ЫЕ ` 
ПЕ ЕГ 


教学 目标 


本 章 主 要 介绍 如 何 阅读 国税 局 办 公 楼 施工 图 ， 重点 介绍 了 阅读 国税 局 办 公 楼 建筑 总 平 
面 图 、 建 筑 平面 图 、 建 筑 立 面 图 、 建 筑 剖 面 图 、 建 筑 详 图 、 基 础 施工 图 、 柱 梁 板 结构 施工 
图 、 楼 梯 结构 图 等 读 图 绘图 的 步骤 和 方法 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 学 生 应 熟练 掌握 识 读 和 绘 
制 国税 局 办 公 楼 建筑 总 平面 图 、 建 筑 平面 图 建筑 立 面 图 、 建 筑 剖 面 图 、 建 筑 详 图 、 基 础 
施工 图 、 柱 梁 板 结构 施工 图 、 楼 梯 结构 图 等 读 图 、 绘 图 的 步骤 和 方法 。 





























N 

教学 要 求 
能 力 目标 知识 要 点 权重 
Кышы МАТ Тт. 10% 
„ака aap каң 本 
党 所 国税 局 办 公 楼 建筑 立 而 图、 建筑 | ща днка ащ, EA 
剖面 图 的 识 读 和 绘制 面 图 Ee 
党 所 国税 局 办 公 楼 建筑 详 国 的 识 读 和 | 国税 局 办 公 楼 楼 梯 详 图 、 外 墙 墙 身 i 
绘制 ня 5% 
s q a o kp u ms 15% 
и АННЫ = 7 5 
e 国税 局 办 公 楼 柱 染 板结 构 施工 图 15% 
i te оддава 15% 





Шш 








É sss 

通过 国税 局 办 公 楼 建筑 施工 图 可 以 了 解 一 
造型 以 及 各 部 分 的 构造 等 内 容 。 同 时 ， 
结构 构件 (比如 柱 、 梁 板 、 基 础 ) 断 面 形状 、 


Lar 





公 楼 的 内 外 形状 和 大 小 、 平 面 布局 、 立 面 


施工 图 可 以 了 解 一 幢 拟 建国 税 局 办 公 楼 的 









滴 





计 师 们 利用 废弃 的 工业 厂房 ， 从 中 
是 空间 宽敞 ， 光 线 充足 可 以 自 
受到 身 郊野 时 那 种 快乐 。 从 此 ， 












分 隔 出 居住 
由 的 发 挥 。 
LOFT {# 

现在 ， 
ER. ШИН 
全 新 的 建筑 形式 





为 LOFT 这 个 名 词 更 加 贴近 时 尚 
， 一 切 都 归于 平静 ， 它 已 成 为 一 种 





尽量 通过 自己 创 
发 展 。 
如 图 7. 1 所 示 为 北海 红 坊 ; 如 图 7.2 所 示 为 北京 98) 





£ 


21; 


2:1: 


引 例 


(1) 一 套 完整 的 国税 局 办 


7.1 某国 税 局 办 公 楼 建筑 施工 图 识 图 实践 





\ 楼 建 











7.2 北京 798 





内 和 














内 容 
































(2) 国税 局 办 公 楼 建筑 

1 国税 局 办 公 楼 建筑 施 

国税 局 办 公 楼 建筑 施工 图 

2 国税 局 办 公 楼 施 首页 





主要 包括 施工 图 首页 、 平 面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 、 建 筑 详 图 等 。 


施工 图 首页 是 建筑 施工 图 的 第 一 张 图 纸 ， 主 要 内 容 包括 图 纸 目 录 、 设 计 说 明 、 工 程 做 
法 、 门 窗 统 i 
1. 图 纸 目 录 ( 表 7 一 1) 





- 表 等 文字 性 说 明 。 


表 7-1 图 纸 目 录 





项 EB: 建 施 图 、 建 筑 通用 图 























序号 图 号 AKAR 张 数 
1 158-1 总 平面 图 1 
2 15-2 架空 层 平面 图 1 
2 18-3 一 层 平 面 图 1 
212 














项 я: 建 施 图 、 建 筑 通用 图 








































































































序号 图 号 图 纸 名 称 张 数 
3 JS-4 二 层 平面 图 1 
4 Js=5 三 层 平面 图 1 
5 JS-6 四 层 平面 图 1 
6 25-7 五 层 平面 图 1 
7 JS-8 六 层 平面 图 1 
9 ]6=8 机 房 层 平面 1 
10 JS-10 屋顶 层 平面 1 
11 18-11 Ф-ФУм у 1 
12 15-12 四 一 立 而 Kà 1 
13 JS-13 ®-©злшй. OOS 1 
14 15-14 ам. 2— 剖面 1 
15 JS-15 ТРЕ 1 
16 JS-16 EBA A A 平面 图 1 
17 18-17 并 楼 梯 平 面 图 1 
18 JS-18 2# 楼 梯 B 一 B 平 面 图 1 
2. 设计 说 明 их ~ 

1) [ 程 设计 的 主要 设计 依据 

lg 

(2) 规划 文件 由 宁波 市 规划 局 提供 的 设计 要 求 、 控制 指标 文本 。 

(3) 用 地 文 C2005) 浙 规 (地 ) 证 编导 0207006。 

(4) 由 宁波 证 规划 局 批准 的 总 平面 布置 方案 。 

(5) 设计 文件 : 本 公司 与 业主 单位 签订 的 工程 设计 合同 。 

(6) 国家 现行 有 关 规 范 、 规 定 : 

Ф 建筑 设计 防火 规范 (GB 50016 一 2006) 。 

© 国税 局 办 公 楼 设计 规范 (GB 50096 一 1999)(2003 年 版 ) 。 


@ 


Ф 城市 居住 


© 











夏 热 冬 冷 


也 区 





民用 建筑 设计 通则 (GB 50352 一 2005) 。 
区 规划 设计 规范 (GB 50180 一 1993)(2002 年 版 ) 。 
居住 建筑 节能 设计 标准 (JGJ 134 一 2010 年 版 )。 


© 浙江 省 居住 建筑 节能 设计 标准 (DB 33/1015—2003) 。 
@ 城市 道路 和 建筑 物 无 障碍 设计 规范 (JGJ 50 一 2001) 。 
@ 汽车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 设 计 防 火 规范 (GB 50067 一 1997) 。 


2) 


工程 概况 


本 工程 为 宁波 市 X X 国税 局 办 公 楼 工程 ， 由 宁波 市 X X 国 税 局 开发 ， 征 地 面积 
总 建筑 面积 4073m? 。 本 工程 室内 设计 标高 寸 0. 000 
相当 于 黄海 高 程 6. 300m， 室 内 外 高 差 0. 450m。 本 工程 建筑 高 度 26. 93m， 为 2 类 高 层 奸 


5411. 7m*， 实 际 用 地 面积 3779. 20°, 








筑 ， 建 筑 耐火 等 级 


二 级 ， 建 筑 





层 数 6 





а. 结构 形式 为 框架 结构 ， 抗 震 设防 烈度 为 6 E. E 
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筑 结 构 设 计 使 用 年 限 为 50 年 。 除 说 明 外 ， 本 工程 所 标 标高 以 米 为 单位 ， 所 有 尺寸 以 毫米 
为 单位 。 除 说 明 外 。 本 工程 所 标 屋面 标高 为 结构 标高 ， 其 余 均 为 建筑 标高 。 

3. 工程 做 法 

р 墙 面 做 法 
СТ) 除 特 殊 说 明 外 ， 外 墙 填充 墙 体 采用 240 厚 混 凝 土 多 孔 砖 ， 用 МТ. 5 混合 砂浆 砌 筑 。 
(2) 内 墙 填充 墙 体 采用 200 厚 或 100 厚 ( 楼 梯 间 及 电梯 间 周 围 采 用 240 厚 混凝土 多 和 孔 
砖 )， 用 M5 混合 砂浆 砌 筑 。 

(3) 长 度 不 大 于 120 ПОЕ НЕЕ. 

(4) 外 墙 2( 仿 真 石 面砖 面 层 ， 用 于 国税 局 办 公 楼 部 分 一 层 )( 由 内 向 外 ): 墙 面 清理 ， 
界面 剂 一 道 ，15 厚 聚 合 物 保温 砂浆 ; 10 厚 1 : 2. киы SEs 外 墙 面砖 (材料 
及 色彩 看 样 定 )。 

(5) 外 墙 3( 仿 真 石 面砖 面 增 ， 用 于 非 国税 局 办 公 楼 部 分 аныд; 墙 面 清理 ， 水 
泥 砂 浆 一 道 (内 摊 水 泥 质量 3% 的 建筑 胶 ); 15 厚 1: з жй 找平 层 ; 10 厚 1: 2.5 水 泥 
砂浆 粘贴 层 ; 外 墙 面砖 (材料 及 色彩 看 样 定 ) 。 ‚ ® = 

(6) 内 墙 : 见 装 修 表 а“ 

2) 门窗 工程 NN 
(1) 店铺 外 门 采用 80 系列 PVC RSE. 6 厚 无 色 浮 法 玻璃 ; PERTRA 
合金 卷帘门 。 ) 

(2) 国税 局 办 公 楼 进 户 门 采用 注 通 防盗 门 ， 自行 车 库 问 采用 普通 钢板 门 ， 国 税 局 办 公 
楼 单元 门 采用 电 控 对 讲 安全 门 式 样 由 专业 单位 设计 , 甲 方 

(3) 国税 局 办 公 楼 室内 木门 为 胶合 板 木门 ， METI PVC RUAN AAD. 

(4) 所 有 外 窗 采 用 -88 系列 PVC 塑料 窗 ( 带 纱窗 )， 白 框 ， 窗 玻璃 采用 5 厚 无 色 浮 法 玻璃 。 

(5) 所 有 木门 与 开启 方向 一 一 侧 墙 面 立 平 : 塑钢 门窗 与 墙 中 线 立 平 ( 注 明 者 除外 ) 。 

(6) 门 ИКЕ ТЫЙ AININ EHNE PEIE IEA. 

3) 油漆 DR 

均 由 用 户 自 理 。 

4) 其 他 

O 国税 局 办 公 楼 封闭 阳台 内 墙 及 顶棚 按 相 应 做 法 施工 。 

O 燃气 设施 由 甲 方 选 定 的 专业 公司 配合 设计 ， 并 及 时 提供 预 留 安装 条 件 。 

@ 本 工程 的 绿化 景观 由 专业 单位 设计 ， 并 及 时 配合 施工 。 

O 本 说 明 未 提 及 处 ， 须 及 时 与 设计 人 员 联 系 ， 未 经 设计 人 员 签 字 认 可 的 改动 均 无 效 。 

О 本 工程 应 按 图 施工 ， 密 切 配合 总 图 、 给 排水 、 电 气 、 暖 通 等 专业 图 纸 ， 并 按 国家 
现行 施工 及 验收 规范 进行 验收 。 


٣ 


引 例 (]1) 的 解答 : 一 套 完 整 的 国税 局 办 公 楼 建筑 施工 图 主要 包括 住宅 施工 图 首页 、 平 面 图 、 立 面 图 、 剖 面 
图 、 建 筑 详 图 等 。 引 例 (2) 的 解答 : 国税 局 办 公 楼 建筑 详 图 一 般 包 括 楼 梯 建 筑 详 图 、 屋 面 外 墙 建筑 详 图 等 。 


7.1.3 总 平面 图 识 图 实践 
该 办 公 楼 总 平面 图 如 图 7. 3 所 示 识 图 过 程 如 下 。 
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主要 技术 经 济 指标 : 

”总 用 地 面积 :5411m 
其 中 河道 留 地 : 532m? 
道路 留 地 : 1100m 























































总 建筑 面积 :4073m? 荣 
建筑 占 地 面积 : 620m? 
建筑 密度 : 16.4% 
容积 率 : 1.08% 
绿化 率 : 31% 
‚ | 停车 位 : 35 个 

路 

| 


























reee ор 



























































7.3 办公 楼 总 平面 图 


(р 办公 楼 的 朝向 、 位 置 和 范围 。 在 国税 局 图 的 左上 边 角 画 出 了 该 地 区 的 指 北 针 ， 按 
指 北 针 所 指 的 方向 ， 可 以 知道 这 个 办 公 楼 坐 南朝 北 ; 在 国税 局 图 的 三 个 角 画 出 了 画 出 的 坐 
标 ， 标 注 了 建筑 物 位 置 。 
(2) 新 建 办 公 楼 的 平面 轮廓 形状 、 大 小 、 朝 向 、 层 数 、 位 置 和 室内 外 地 面 的 标高 。 以 
粗 实 线 画 出 的 这 栋 新 建 办 公 楼 ， 显 示 出 了 它 的 平面 形状 呈 和 矩形 ， 南 北朝 向 ,办公 楼 共有 6 
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层 ， 前 面 是 室外 台阶 ， 办 公 楼 的 底层 室内 标高 为 6. 03m。 
(3) 新 建 办 公 楼 周围 环境 以 及 附近 的 建筑 物 、 道 路 、 绿 化 等 布置 。 新 建 办 公 楼 的 北面 
和 西 面 都 有 道路 ， 空 地 上 都 有 绿化 。 


7.1.4 国税 局 办 公 楼 建筑 平面 图 识 图 























1. 架空 层 平面 图 的 识 图 
如 图 7.4 所 示 此 图 图 名 为 架空 层 平 面 图 。 图 下 方 绘 有 指 北 针 ， 可 知 房屋 坐 北朝 南 。 平 面 
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架空 层 平面 图 |.100 
7.4 ”架空 层 平面 图 
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图 的 形状 为 矩形 ， 总 长 42840mm， 总 宽 22400mm， 通 过 总 尺寸 可 计算 出 房 


2. 一 层 平面 图 识 图 





如 图 7. 5 所 示 此 图 图 名 为 一 层 平 面 图 。 
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屋 的 占 地 面积 。 
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7.5 一 层 平面 图 
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з. 二 、 三 层 平面 


@ 


图 识 图 
如 图 7. 6 所 示 此 图 图 名 为 二 、 三 层 平面 图 。 
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4. 四 层 平面 图 识 图 
如 图 7. 7 所 示 此 图 图 名 为 四 
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7.7 四 层 平面 图 
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5. 五 层 平面 图 识 图 
如 图 7. 8 所 示 此 图 图 名 为 六 





层 平面 图 ， 比 例 是 1: 100. 
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图 7.8 五 层 平面 图 
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6. 六 层 平面 图 识 图 
如 图 7. 9 所 示 此 图 图 名 为 六 层 平面 图 ， 比 例 是 1 : 100. 
















































































































































































7.9 六 层 平面 图 





7. 机 房 层 平面 图 识 图 
如 图 7. 10 所 示 此 图 图 名 为 机 房屋 平面 图 ， 比 例 是 : 100. 
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机 房屋 平面 图 
一 1:100 


7.10 机 房 层 平面 图 


8. 屋顶 层 平 面 识 图 














如 图 7. 11 所 示 此 图 图 名 为 屋顶 层 平面 图 ， 比 例 是 1 : 100. 
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7.11 屋顶 层 平面 图 





7.1.5 建筑 立 面 图 识 图 




















1. 南 立 面 图 识 图 
如 图 7. 12 所 示 图 名 为 南 立 面 图 ， 采 用 1 : 100 的 比例 绘制 。 本 立 面 图 绘 出 建筑 两 端的 
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RE {УШШ О, ©. HTE. MES FHARR RRR. Б TTA ЕП БУ ВЕ sz 
面 外 貌 形状 ， 了 解 屋 项 、 门 窗 、 阳 台 、 雨 篷 等 细部 的 形式 和 位 置 。 
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87.12 南 立 面 图 
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2. 3k > m 1А 
如 图 7. 13 所 示 此 图 图 名 为 北 立 面 图 ， 采 用 1 : 100 的 比例 绘制 。 
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图 7.13 北 立 面 图 
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3. 侧 立 面 图 识 图 
如 图 7. 14 和 图 7. 15 所 示 分 别 为 左 侧 立 面 图 和 右 侧 立 面 图 ， 采用 1 + 100 的 比例 绘制 。 本 





立 面 图 绘 出 建筑 两 端的 两 根 定位 轴线 @、@@， 用 于 标定 立 面 ， 以 便 与 平面 图 对 照 识 读 。 从 图 


H 











可 看 到 房屋 的 侧 立 面 外 貌 形状 ， 了 解 屋顶 、 门 窗 、 阳 台 、 雨 篷 等 细部 的 形式 和 位 置 。 
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@@- 人 @@ 立 面 图 
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7.14 左 侧 立 面 图 





„Ниш. 共 国 税 局 办 公 楼 识 图 实践 ЕЕ АШ 
































图 7.15 右 侧 立 面 图 








7.1.6 НЯ 


























1. 1—1 剖面 图 识 图 
如 图 7. 16 所 示 此 图 图 名 是 1 一 1 剖面 图 ， 比 例 是 1 : 100， 翻 看 一 层 平面 图 ， 找 到 相应 
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面 图 ， 而 应 当 随时 对 照 ， 便 于 对 照 阅 读 。 
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2. 2 一 2 剖面 图 识 图 


如 图 7. 17 所 示 此 图 图 名 是 2 一 2 剖面 图 ， 比 例 是 1 : 100. 
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图 7.17 2—2 剖面 图 








7.1.7 楼 梯 建 筑 详 图 


І. 1# 楼 楼 梯 详 图 识 图 


1) 1# 楼 楼 梯 平 面 图 
如 图 7. 18 所 示 此 图 图 名 为 1# 楼 楼 梯 平 面 图 ， 比 例 为 1 : 50. 
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1# 楼 楼 梯 平 面 图 


图 7.18 


2) 1# 楼 楼 梯 A 一 A 剖面 图 


: 50, 


如 图 7. 19 所 示 此 图 图 名 为 A 一 A 剖面 图 ， 比 例 为 1 
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= 某国 税 局 办 公 楼 识 图 实践 
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7.19 ”1# 楼 楼 梯 A 一 A 剖面 图 
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7.20 ”2# 楼 楼 梯 平 面 图 
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图 图 名 为 2# 楼 楼 梯 平 面 图 ， 比 例 为 1 





平面 图 
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2. 2# BERFA 
如 图 7. 20 所 示 此 


1) 2# 楼 楼 梯 
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2) 2# 楼 楼 梯 B—B 剖面 图 
如 图 7. 21 所 示 此 图 图 名 为 2# 楼 楼 梯 A 一 A 剖面 图 ， 比 例 为 1 : 50. 












































某国 税 局 办 公 楼 识 图 实践 
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钢 十 篷 由 专业 厂家 深化 设计 


图 7.21 


ЕВЕ B—B 剖面 图 








7.2 某国 税 局 办 公 楼 结构 施工 图 识 图 实践 


Жн 


(1) 一 套 完整 的 国税 局 办 公 楼 结构 施工 图 包括 哪些 内 容 ? 
(2) 本 国税 局 办 公 楼 结构 施工 图 是 哪 种 构造 类 型 的 基础 ? 





7.2.1 本 国税 局 办 公 楼 结构 施工 图 的 内 容 
税 局 办 公 楼 结构 施工 图 一 般 包 括 下 列 三 个 方面 的 内 容 ， 结构 设 计 说 明 、 结 构 平面 布 
置 图 、 构 件 详 图 。 үл 
7.2.2 结构 设计 说 明 /K&N 


NA» 
(1) #0. 000 标高 相当 于 绝对 标高 6. 030m。 S N Š 
(2) 本 基础 设计 根据 浙江 省 某 工 程 勘察 院 2007 年 9 月 提供 的 岩 土工 程 资料 。 
(3) ЖЕНЕВА J1 REEE АРНЕ: C330) A BU Jy EBELE MEHE (550. $600), ЖК 





























№ 
y 











约 60m。 
(4) 本 工程 共 80 ВОВЕ, 其 中 PTE Sotos 62 Fk, PC - A600 (100)4Ę 6 Ж, PC- 
A550(100) 共 12 RK. ve ç 


(5) 采用 静 压 沉 桩 法， 单 柱 永 载 访 特征 值 ， 55, R оок, 柱 架 配 重 1500kN; 
$600, R,=1100kN, ЕЖА 1600kN; XA 

(6) 材料 与 改造 : ЗЕ ЕЕ 29 C60, кйин +» C25, ФУ HPB235 或 者 
HRB335， fil OR f: 不 小 于 35d, 管 桩 填 发 混凝土 为 C30， 其 余 详 见 2002 浙 G22 
图 集 。 ‘N YS 

(7) 图 ЖЕНИ» 尺寸 者 均 以 轴线 为 中 心 。 

(8) 桩 施工 完毕 ， 验 收 合 格 后 可 施工 承 台 

(9) 地 梁 底 部 钢筋 应 在 支 座 范围 内 搭 接 ， 上 部 钢筋 应 在 跨 中 1/3 范围 内 。 

(10) 承 台 选 自 标准 图 集 2004 浙 G24 图 集 ， 图 中 未 注 明 地 梁 DL. 

(11) 其 他 纵 筋 锚固 搭 接 构造 详 见 总 说 明 。 

(12) 地 梁 夭 筋 在 承 台 边 ， 梁 相交 处 各 加 密 3@50， 吊 筋 弯 起 角度 为 45 。 


7.2.3 本 国税 局 办 公 楼 结构 平面 布置 图 识 图 




















1. 基础 平面 图 识 图 


р a 


引 例 (1) 的 解答 : 办 公 楼 结构 施工 图 一 般 包 括 下 列 三 个 方面 的 内 容 : 结构 设计 说 明 、 结 构 平面 布置 
图 、 构 件 详 图 等 。 引 例 (2) 的 解答 : 桩 基础 类 型 的 基础 。 


如 图 7. 22 所 示 此 图 为 办 公 楼 桩 位 平面 布置 图 ， 比 例 为 1 : 100。 如 图 7. 23 所 示 
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“某国 税 局 办 公 楼 识 图 实践 ЖЕЗ 





此 图 为 办 公 楼 基础 结构 平面 布置 图 ， 比 例 为 1: 100。 如 图 7. 24 所 示 此 图 为 办 公 楼 基 
础 详 图 。 
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柑 位 平面 布置 图 |.100 


7.22 ”办公 楼 桩 位 平面 布置 图 
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基础 结构 平面 布置 图 .100 


7.23 基础 结构 平面 布置 图 
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7.24 办公 楼 基础 详 图 
2. 楼 层 结 构 平 面 布置 图 
1) 柱 网 平面 布置 图 
如 图 7. 25 一 图 7. 27 所 示 ， 这 些 图 为 某 办 公 楼 柱 网 平面 布置 图 及 配 筋 详 图 。 
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底层 -四 层 桩 结构 平面 布置 图 1:100 
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7.25 ”办 公 楼 底层 一 四 层 柱 平面 布置 图 及 柱 配 筋 详 图 
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柱 配 筋 详 图 (二 ) 
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7.26 “办公 楼 五 层 一 屋面 柱 平面 布置 图 及 柱 配 筋 详 图 


239 


























торко 








КСА ў (8) 


4 Е " 7 i т 4 2 s. 
N 














9 
Bi 
24 































































































































































































图 7. 27 办 公 楼 机 房 层 柱 平面 布置 图 及 柱 配 筋 详 图 


2) 梁 配 筋 平 面 布置 图 

(1) 二 层 梁 配 筋 平 面 图 识 图 。 如 图 7. 28 所 示 ， 此 图 为 办 公 楼 二 层 梁 配 盘 平面图。 

(2) 三 、 四 层 梁 配 筋 平 面 图 识 图 。 如 图 7.29 所 示 此 图 为 办 公 楼 三 、 四 层 梁 配 筋 平 
面 图 。 
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шй: 
Т. 钢筋 采用 HPB235 级 (9),HRB335 级 () 执 轧钢 筋 - 
2. 除 注 明 外 , 梁 均 居 轴 线 中 布置 。 
З. 主 次 梁 相 交 处 , 主 梁 附加 六 支 基本 入 ,间距 50, 每 侧 三 支 . 
除 注 明 外 , 梁 附 加 吊 筋 均 为 2g18 


二 层 梁 配 筋 图 
== 


7.28 ”办 公 楼 二 层 梁 配 筋 平面 图 
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1. 钢筋 采用 HPB235 级 人 0),JHRB335 级 他 ) 热 轧钢 筋 

2. 除 注 明 外 , 梁 均 居 轴 线 中 布置 - 三 四 屋 当 配 筋 图 

3. 主 次 梁 相 交 处 , 主 梁 附 加 六 支 基本 往 , 间 距 50, 每 侧 三 支 ， 一 一 一 一 一 1:100 
除 注 明 外 , 梁 附 加 吊 筋 均 为 2b18 - 




















结构 层 楼 面 标高 


结构 层 高 


图 7.29 办公 楼 三 、 四 层 梁 配 筋 平面 图 





(3) 五 层 梁 配 筋 平面 图 识 图 。 如 图 7. 30 所 示 此 图 为 办 公 楼 五 层 梁 配 筋 了 
(4) 六 层 梁 配 筋 平面 图 识 图 。 























































































































1. 钢筋 采用 HPB235 级 (9),HRB335 级 他 ) 热 轧钢 筋 
2. 除 注 明 外 , 梁 均 居 轴 线 中 布置 
З. ERR, ERM KEKE, FESO, EMI = XK 
除 注 明 外 , 梁 附 加 吊 筋 均 为 2916 
五 层 梁 配 筋 图 
= 





图 7. 30 ”办公 楼 五 层 梁 配 筋 平面 图 
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结构 层 楼 面 标高 
结构 层 高 
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如 图 7. 31 所 示 此 图 为 办 公 楼 六 层 梁 配 筋 平面 图 。 
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ви: 
1. 钢筋 采用 HPB235 级 0),HRB335 级 他 ) 热 轧钢 筋 
2. 除 注 明 外 , 梁 均 居 轴线 中 布置 
3. 主 次 梁 相 交 处 , 主 梁 附 加 六 支 基 本 留 ,间距 50, 每 侧 三 支 ， 
除 注 明 外 , 梁 附加 吊 筋 均 为 2916 - 
KERMA 
一 1:10 





图 7.31 办 公 楼 六 层 梁平 面 布置 图 
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结构 层 楼 面 标高 
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(5) 机 房 层 梁 配 筋 平 面 图 识 图 。 如 图 7. 32 УМА LD: RCT 
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N: 
1. 钢筋 采用 HPB235 级 (9),HRB335 级 他 ) 热 轧钢 筋 - 
2. 除 注 明 外 , 梁 均 居 轴 线 中 布置 。 =; 
3. 主 次 梁 相 交 处 , 主 梁 附加 六 支 基 本 贸 , 间 距 50, 每 侧 三 支 。 
4. 果 集 中 标注 最 后 一 行 数字 表示 为 梁 顶 标高 。 
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7.32 办公 楼 机 房 层 梁 配 筋 平 面 图 
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3) 现 浇 板 平面 布置 图 
(1) 二 层 楼 板结 构 平 面 图 识 图 。 如 图 7.33 所 示 此 图 办 公 
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楼 二 层 现 浇 板 配 筋 图 。 
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1. 钢筋 采用 HPB235 级 (9),HRB335 级 (电热 轧钢 筋 - 3 |котојз.оісзэјсзо 
2. 除 注 明 外 , 板 厚 均 为 1 
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7.33 ”办 公 楼 二 层 现 浇 板 配 筋 图 














== 某国 税 局 办 公 楼 识 图 实践 





(2) 三 、 四 层 楼 板结 构 平面 图 识 图 。 如 图 7.34 所 示 此 图 为 办 公 楼 三 四 层 现 浇 板 配 筋 图 。 
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说 明 : 

1 .钢筋 采 用 HP3235 级 (内 .HRB335 级 他 ) 热 轧钢 筋 

2. 除 注 明 外 , 板 厚 均 为 120mm. 

3. 现 浇 板 未 注 明 的 受 力 筋 为 和 0@200, 未 注 明 的 分 布 筋 为 98@200 - 





























ия 
:四 层 现 浇 板 配 筋 图 1:100 
图 7.34 办 公 楼 三 、 四 层 现 浇 板 配 筋 图 
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(3) 五 层 楼 板结 构 平 面 图 识 图 。 如 图 7.35 所 示 此 图 为 办 公 楼 五 层 现 浇 板 配 筋 图 及 节 
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7.35 ”办 公 楼 五 层 现 浇 板 配 筋 图 及 节点 详 图 
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说 明 : 10035.40 cacao 
144 ЕИРВОЗВ О HRB3358E( Ф УРУН. АЙН 
2 除 注 明 外 , 板 厚 均 为 120mm 
3 现 沪 板 未 注 明 的 受 力 季 为 电 10@200, 未 注 明 的 分 布 角 为 68G@200 
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图 7.36 ”办公 楼 六 层 现 浇 板 配 盘 
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3. 楼梯 结 构图 


) 1# 楼 楼 梯 结 构 平面 图 
如 图 7. 37 所 示 此 图 为 1# 楼 楼 梯 结 构 平面 图 ， 比 例 为 1 : 
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楼 楼 梯 剖 面 结构 详 图 
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7. 38 所 示 此 图 为 1# 楼 楼 梯 剖 面 结构 详 图 ， 比 例 为 1 : 50. 
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3) 2 # 楼 楼 梯 平 面 结构 图 

如 图 7. 39 所 示 此 图 为 2# 楼 楼 梯 结构 平面 图 ， 比 例 为 1 : 50. 
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说 明 : 
2# 楼 楼 梯 三 四 :五 层 平 面 2# 楼 楼 梯 六 层 平 面 ян аар 0 калои ца) 
== = 3 未 注 明 锚固 长 度 均 为 30c даваан за 4 ERE 


7.39 2+# 楼 楼 梯 结 构 平面 图 
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4) 2 楼 楼 梯 结 构 详 图 
如 图 7. 40 所 示 此 图 为 2# 楼 楼 梯 结 构 详 图 ， 比例 为 1 : 50 
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7.40 2+# 楼 楼 梯 结 构 详 图 





本 章 小 结 





本 章 重 点 介绍 了 某 办 公 楼 建筑 施工 图 和 结构 施工 图 的 识 图 实践 。 办 公 楼 建筑 施工 
图 用 来 表示 建筑 物 的 规划 位 置 、 外 部 造型 、 内 部 各 房间 布置 、 内 外 构造 、 工 程 做 法 及 
施工 要 求 等 。 办 公 楼 结构 施工 图 用 来 表示 楼 层 结构 平面 图 整体 标注 的 图 示 方 法 与 要 求 ， 
基础 平面 图 及 基础 详 图 的 图 示 方 法 ， 钢 盘 混 凝 土 构 配件 的 画 法 和 尺寸 标注 。 

本 章 具体 内 容 包 括 : 建筑 施工 图 首页 、 建 筑 各 层 平面 图 、 建 筑 立 面 图 、 建 筑 剖 面 
图 及 详 图 、 基 础 平面 图 及 基础 详 图 ; 结构 平面 布置 图 ; 现 浇 钢筋 混凝土 梁 柱 平 法 图 。 

本 章 的 教学 目标 是 掌握 建筑 各 层 平 面 图 、 建 筑 立 面 图 、 建 筑 训 面 图 及 详 图 、 基 础 
平面 图 及 基础 详 图 ， 结 构 平面 布置 图 ， МИНИН. 
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7.4 结构 施工 图 


(1) 这 张 结构 施工 图 是 什么 图 ? 

(2) LL16 的 截面 尺寸 是 多 少 ? ЖЛ? 
(3) 解释 一 下 下 面 字符 代表 的 含义 。 
KL17(1B)250X 700 
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пи 某国 税 局 办 公 楼 识 图 实践 





$8@200(2) 

2122; 2125+2122 

N4312 

(4) 绘制 1 一 1 断面 图 。 

(5) 绘制 2 一 2 断面 图 。 

2. 阅读 如 图 7. 42 所 示 为 建筑 施工 图 ， 回 答 问题 。 
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图 7.42 建筑 施工 图 
(1) 董事 长 办 公 室 的 开间 和 进深 是 多 少 ? 
(2) M2 和 M4 的 宽度 各 是 多 少 ? 
(3) 卫生 间 有 哪些 设施 ? 
(4) 房间 高 度 是 多 少 ? 
(5) 阳台 宽度 是 多 少 ? 
(6) 房屋 内 墙 厚度 是 多 少 ? 
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